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工程 造价 是 指 进行 某 项 工程 建设 所 花费 的 全 部 费用 ， 是 建设 项 目 投资 中 最 主要 的 部 
分 。 作 为 一 名 工程 造价 专业 人 员 ， 应 该 掌握 大 量 的 常用 工程 造价 图 表 资 料 。 因 此 我 们 纺 
写 了 这 本 《工程 造价 常用 图 表 手 册 》。 

本 书 分 为 常用 基础 数据 、 常 用 图 例 与 符号 、 建 筑 工 程 构造 、 工 程 量 计算 常用 公式 及 
数据 、 工 程 造价 的 构成 五 章 。 以 国家 现行 规范 、 标 准 及 常用 图 表 资 料 为 依据 。 本 书 的 内 
容 特色 如 下 : 

1. 数据 资料 全 面 

本 书 数据 表格 翔实 ， 全 面 准确 ， 以 满足 工程 造价 专业 人 员 的 职业 需求 为 准则 ， 以 提 
高 工程 造价 专业 人 员 的 工作 效率 为 前 提 ， 是 工程 造价 专业 人 员 必 备 的 常用 小 型 工具 书 。 

2. 查找 方式 便捷 

本 书 采用 了 两 种 查阅 办 法 : 直观 目录 法 一 一 三 级 目录 层次 清晰 ; 直接 索引 法 一 一 图 
表 索 引 方便 快捷 ， 能 够 令 读 者 快捷 地 查阅 所 需 参 考 数据 。 

由 于 编者 的 学 识 和 经 验 所 限 ， 虽 尽心 尽力 ， 但 书 中 仍 难免 存在 芷 漏 或 未 尽 之 处 ， 尽 
请 广大 读者 和 专家 批评 指正 。 
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1 常用 基础 数据 


1.1 计量 单位 及 换算 


1.1.1 法 定 计量 单位 


1) 国际 单位 制 (SI) 的 基本 单位 见 表 1-1。 











表 1-1 国际 单位 制 (SI) 的 基本 单位 


















































量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 
КЕ ж т 
质量 千克 (公斤 ) kg 
时 间 秒 в 
电流 安 [ 培 ] A 
热力 学 温度 [ 尔 文 ] K 
物质 的 量 МЕ ГА] mol 
发 光 强 度 Ж [ 德 拉 ] cd 
注 : 1. 圆 括号 中 的 名 称 ， 是 它 前 面 的 名 称 的 同义词 ， 下 同 。 














2. 无 方 括号 的 量 的 名 称 与 单位 名 称 均 为 全 称 。 方 括号 中 的 字 ， 在 不 致 引起 混淆 、 误 解 的 情况 下 ， 可 以 省 略 ， 
掉 方 括号 中 的 字 即 为 其 名 称 的 简称 ， 下 同 。 
3. 本 标准 所 称 的 符号 ， 除 特殊 指明 外 ， 均 指 我 国法 定 计量 单位 中 所 规定 的 符号 以 及 国际 符号 ， 下 同 。 
4. 人 民生 活 和 贸易 中 ， 质 量 习 惯 称 为 重量 。 
2) 国际 单位 制 (51) 中 包括 辅助 单位 在 内 的 具有 专门 名 称 的 导出 单位 见 表 1-2。 
表 1-2 国际 单位 制 (SI) 中 包括 辅助 单位 在 内 的 具有 专门 名 称 的 导出 单位 









































































































































SI 导出 单位 
量 的 名 称 
名 称 符号 SI 基本 单位 和 SI 导出 单位 表示 
[平面 ] 角 弧度 rad lrad =1m/m=1 
立体 角 求 面 度 sr lsr=1m’/m’ =1 
力 牛 [ 顿 ] N 1N =1kg . m/s’ 
压力 ， 应 力 ， 压 强 ІН [斯 卡 ] Pa lPa=1N/m’ 
能 [ 量 ]， 功 ,热量 焦 [ 耳 ] J П-ІМ-т 
功率 ,， 辐 [ 射 能 ] 通 量 瓦 [ 特 ] W 1W =1JAs 
频率 Ж [ 兹 ] Hz 1Hz=1s-! 
电荷 [ 量 ] жге] с 1C=1A.s 
电压 ， 电 动 势 ， 电 位 ，( 电 势 ) 伏 [ 特 ] V 1V=1W/A 
电容 法 [ 拉 ] F 1F=1C/V 
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SI 导出 单位 
量 的 名 称 
名 称 符号 SI 基本 单位 和 SI 导出 单位 表示 
电阻 欧 [ 姆 ] о 10 = 1У/А 
电导 西 [ 门 子 ] S 18-107! 
ШІН [ш] 韦 [ 伯 ] Wb 1Wb=1V.s 
ШОН [ 量 ] 密度 ， 磁 感应 强度 特 [斯 拉 ] І 1T =1Wb/m? 
电感 85 [Я] H ІН =1Wb/A 
摄氏 温度 摄氏 度 C ІС =1K 
光 通 量 流 [ 明 ] lm Па = lcd .sr 
[ 光 ] 照度 勒 [ 克 斯 ] lx 1lx = 1lm/m? 
3) 可 与 国际 单位 制 (SI) 单位 并 用 的 我 国法 定 计量 单位 见 表 1-3。 
表 1-3 可 与 国际 单位 制 (SI) 单位 并 用 的 我 国法 定 计量 单位 







































































































































































量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 与 51 单位 的 关系 
分 min lmin =60s 
时 间 [小 ] 时 h lh =60min =3600s 
日 (天 ) d 1d =24h =86400s 
度 е 1° = ( 1т/180) гай 
[平面 ] 角 [ 角 ] 分 1' =1/60。= (m/10800) гай 
[ 角 ] 秒 4 1" =1/60' = ( т/648000) гай 
体积 Я ІІ, 1L=1dm3 =10-3mm3 
吨 t lt=103?kg 
质量 
原子 质量 单位 u lu=1.660540 х 10 72ке 
旋转 速度 转 每 分 r/min lr/min = (1/60)s-! 
长 度 海里 n mile Іп mile =1852m( ЗЕН) 
速度 节 kn lkn = 1а mile/h = (1852/3600)m/s( 只 适 于 航行 ) 
能 电子 伏 eV leV =1.602177 х1077) 
级 差 ЖА ав 
线 密 度 特 [ 克 斯 ] tex Пех =10 -Skg/m 
面积 公顷 hm” lhm’ = 104m2 
Е: 1. 平面 角 单 位 度 、 分 、 秒 的 符号 ， 在 组 合 单 位 中 应 用 (9). 00. (9 的 形式 。 例 如 ,不 用 °*/s 而 用 (") /s。 
2. 升 的 两 个 符号 属 同等 地 位 ， 可 任意 选用 。 





























з. 公顷 的 国际 通用 符号 为 ha。 
4) 由 词 头 和 以 上 单位 构成 的 十 进 倍数 和 分 数 单位 见 表 1-4。 
表 1-4 ”用 于 构成 十 进 倍数 和 分 数 单位 SI 词 头 
词 头 名 称 
英文 中 文 
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( 续 ) 
词 头 名 称 
59% 符号 
英文 中 文 
1021 zetta 泽 ГЕ 7 
1018 еха 艾 [可 萨 ] Е 
10 peta 拍 ГЕ Р 
10"? tera 太 [ 拉 T 
10° giga т Г с 
106 mega К М 
10° kilo 千 k 
10° һесіо 百 һ 
10! deca ДЕ da 
107! десі 分 d 
10 centi ІН с 
107° milli ж т 
1076 micro 微 ш 
107” папо 纳 [ 诺 ] n 
107? рісо 皮 [可 ] р 
10715 femto к [ 母 托 ] f 
10:48 atto 阿 [Е] а 
1052 терію ЖХ 15%] 2 
1015% yocto Ж [ 科 托 ] y 
注 : 10* 227, 10° 称 为 亿 ， 这 类 数 词 的 使 用 不 受 词 头 名 称 的 影响 ,但 不 应 与 词 头 混淆 。 
1.1.2 长 度 单位 换算 
米 制 与 英美 制 、 市 制 的 长 度 单位 换算 分 别 见 表 1-5、 表 1-6。 
#15 米 制 与 英美 制 长 度 单位 换算 
单位 lkm іт Іст lmm lin 1ft 1yd lmile 
千 米 /km 1 0.0010 107° 10 5% 2.54х1072| 0.0003 0. 0009 1. 6093 
ж Ж/т 1000 1 0. 0100 0. 0010 0. 0254 0. 3048 0. 9144 1609. 3440 
制 | 厘米 /em 100000 100 1 0. 1000 2. 5400 30. 4800 91.4400 |1.6093 x105 
毫米 /mm 1000000 1000 10 1 25. 4000 | 304.8000 | 914.4000 |1.6093 x105 
英寸 /in 3.9370 x104| 39. 3701 0. 3937 0. 0394 1 12 36 63360 
英尺 /ft 3280. 8398 | 3. 2808 0. 0328 0. 0033 0. 0833 1 3 5280 
2 ІҢ /уа 1093.6132| 1.0936 0. 0109 0. 0011 0. 0278 0. 3333 1 1760 
制 
0.6214х | 0. 6214х | 1.5783 x 
英里 /mile 0. 6214 0. 0006 0. 0002 0. 0006 1 
10 7 1076 107° 





























工程 造 


价 常用 图 表 手 册 








表 1-6 米 制 与 市 制 长 度 单位 换算 








































































































































































































































































































单位 lkm іт іст lmm 1 市 寸 1 市 尺 115 1 市 里 
千 米 /km 1 0. 0010 10 -5 1079 3.3333 x 10 -5 0. 0003 0. 0033 0. 5000 
Ж Ж/т 1000 1 0. 0100 0. 0010 0. 0333 0. 3333 3. 3333 500 
制 厘米 /cm 100000 100 1 0. 1000 3. 3333 33. 3333 | 333. 3333 50000 
毫米 /mm 1000000 1000 10 1 33. 3333 333. 3333 |3333. 3333 | 500000 
市 寸 30000 30 0. 3000 0. 0300 1 10 100 15000 
市 市 尺 3000 3 0. 0300 0. 0030 0. 1000 1 10 1500 
制 市 丈 300 0. 3000 0. 0030 0. 0003 0. 0100 0. 1000 1 150 
市 里 2 0.0020 | 2х1077 | 2х1079 | 6.6667 х1072 0. 0007 0. 0067 1 
1.1.3 面积 单位 换算 
米 制 与 英美 制 、 日 制 、 市 制 的 面积 单位 换算 分 别 见 表 1-7 ~ 表 1-9。 
表 1-7 米 制 与 英美 制 面积 单位 换算 
单位 1а? Іа 1ha 或 1hm? 1km? 1ft? lyd? 1 英亩 1 亩 lmile? 
平方 米 /m 1 100 10000 1000000 | 0. 0929 | 0. 8361 |4046. 8564| 4046. 8767 |0.2590 x107 
Жа /а | 0.0100 1 100 10000 | 0.0009 | 0.0084 | 40.4686 40.4688 |0.2590 x 105 
ж 
公顷 /ha 0.9290 | 0. 8361 
0.0001 | 0.0100 1 100 0. 4047 0. 4047 258.9988 
或 hm х107° | x10 
制 
平方 公里 0. 9290 | 0. 8361 
107% 0. 0001 0.0100 1 0. 0040 0. 0040 2. 5900 
/km? х1077 | х10 5° 
平方 英尺 1. 0764 1. 0764 
107639 |1076. 3910 1 9 43560 | 43560.2178 | 27878400 
/ft? x105 x107 
平方 码 1. 1960 
А 1.1960 | 119. 5990 | 11959. 9005 0.1111 1 4840 4839. 9758 3097600 
Худ? x105 
英 
英亩 0. 0002 | 0.0247 2.4711 247. 1054 | 0. 2296 | 0. 0002 1 1. 000005 640 
制 0. 2296 
亩 0.0002 | 0.0247 2.4710 247. 104 1 1.0.0002 | 0. 999995 1 639. 9968 
х10 
平方 英里 | 0.3861 | 0. 3861 0.3587 | 0. 3228 
0. 0039 0. 3861 0. 0016 0. 0016 1 
/mile? х1056 | х10* х1077 | х10 
+18 米 制 与 日 制 面积 单位 换算 
单位 1m? Іа Ша 或 1hm? lkm? 1 平方 日 尺 1 日 坪 1 日 亩 1 平方 日 里 
平方 米 /m? 1 100 10000 1000000 0.0918 3.3058 | 99.1736 | 1.5423 x10” 
公 亩 /a 0. 0100 1 100 10000 0. 0009 0. 0331 0.9917 | 1.5423 x105 
ж т 
公顷 /ha 或 0. 9183 
2 0. 0001 0. 0100 1 100 0. 0003 0. 0099 1542. 3471 
hm- х10 7° 
制 
平方 公里 0.9183 3.3058 
А 105% 0. 0001 0. 0100 1 0. 0001 15. 4235 
/km? x1077 х10 7% 










































































































































































































































































1 常用 基础 数据 25. 
(2%) 
单位 lm2 Та 1ha 或 1hm? Пат? 1 平方 日 尺 1 日 坪 1 日 亩 1 平方 日 里 
1. 0890 
平方 日 尺 10. 8900 1089 108900 А 1 36 1080 1. 6796 x 108 
x10 
Н 日 坪 0.3025 | 30.2500 3025 302500 0. 0278 1 30 4665600 
а Нн 0.0101 1.0082 | 100. 8333 | 10083. 3333 0. 0009 0. 0333 1 155520 
1 
й 0. 6484 0. 6484 0. 5954 0.2143 0. 6430 
平方 日 里 0. 0006 0. 0648 1 
х1077 х10 7° х10 7% х10 7% х10 7° 
#19 米 制 与 市 制 面积 单位 换算 
单位 1m? la 1ha 或 1hm? lkm? 1 平方 市 尺 | 1 平方 市 丈 ІТІН 1 市 项 
平方 米 /m? 1 100 10000 1000000 0.1111 11.1111 666. 6667 | 66666. 6667 
Жаа 0. 0100 1 100 10000 0. 0011 0.1111 6. 6667 666. 6667 
ж 
公顷 /ha 0.1111 
0. 0001 0. 0100 1 100 0. 0011 0. 0667 6. 6667 
或 hm? x10-4 
制 
0.1111 0.1111 
平方 公里 /km? 105% 0. 0001 0. 0100 1 0. 0007 0. 0667 
х1076 x10-4 
平方 市 尺 9 900 90000 9000000 1 100 6000 600000 
市 平方 市 丈 0. 0900 9 900 90000 0. 0100 1 60 6000 
市 亩 0. 0015 0. 1500 15 1500 0. 0002 0. 167 1 100 
制 0. 1500 1. 6667 
市 需 0. 0015 0. 1500 15 0. 0002 0. 0100 1 
х1074 х1076 
1.1.4 体积 、 容 积 单位 换算 
米 制 与 英美 制 、 日 制 、 俄 制 、 市 制 的 体积 和 容积 单位 换算 分 别 见 表 1-10 ~ 表 1-13。 
表 1-10 米 制 与 英美 制 体积 和 容积 单位 换算 
单位 lm 1L Іст? Пп? 1 1у“ 1 gal 1] gal lbu 
1.6387 
立方 米 /m” 1 0. 0010 1076 ,| 0.0283 | 0.7646 0. 0045 0. 0038 0. 0363 
х10 
ж 
а 升 /L 1000 1 0.0010 | 0.0164 | 28.3168 | 764. 5549 | 4. 5437 3.7855 36. 3497 
1 
立方 厘米 2.8317 | 7.6455 3.6350 
1000000 1000 1 16.3871 4543. 7068 |3785. 4760 
/em’ х104 х105 х104 
6. 1024 
立方 英寸 [in3 ， | 61.0237 | 0.0610 1 1728 46656 | 277. 2740 231 2218. 1920 
х10 
英 
0. 3531 
美 | 立方 英尺 /ft? | 35.3146 | 0.0353 ,| 0.0006 1 27 0. 1605 0. 1337 1. 2837 
х107: 
制 
0.1308 | 2.1433 
立方 码 /yd3 1.3079 | 0.0013 0. 0370 1 0. 0059 0. 0050 0. 0475 
x1075 x1075 

















































































































































































































"6. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
单位 Іш? 1L Іст? Пп? 1ft lyd’ lgal 1] gal lbu 
Ше ( 英 液 0. 2201 
220. 0846 | 0. 2201 0.0036 | 6.2321 | 168.2668 1 0. 8331 8 
量 ) /gal х107° 
英 == 
加 仑 ( 美 液 0. 2462 
ЕЗ 264. 1719 | 0.2642 0.0043 | 7.4805 | 201.9740 | 1.2003 1 9. 6026 
量 ) /gal х107° 
制 
0. 2750 
薄 式 耳 /bu | 27.5106 | 0. 0275 ,| 0.0005 | 0.779 | 21.0333 | 0.1250 0. 1041 1 
х10- 
#111 米 制 与 日 制 体积 和 容积 单位 换算 
单位 1m’ 11. Іст? 1 立方 日 寸 | 1 立方 日 尺 1 日 升 1] 日 斗 1 日 石 
2. 7826 
立方 米 /m3 1 0. 0010 107% < 0. 0278 0. 0018 0.0181 0. 1805 
x10- 
米 
К 升 /L 1000 1 0. 0010 0.0278 | 27. 8265 1. 8050 18. 0505 180. 5050 
| 
1! 
2.7826 1.8051 1.8051 
立方 厘米 /cem” | 1000000 1000 1 27. 8265 1805. 0500 
х104 х104 x105 
立方 日 寸 35937 35.9370 | 0.0359 1 1000 64. 8681 | 648.6808 6486. 8083 
3.5937 
立方 日 尺 35. 9370 | 0.0359 0. 0010 1 0. 0649 0. 6487 6. 4868 
x10- 
Б 日 升 554. 0013 | 0.5540 0. 0006 0. 0154 15. 4159 1 10 100 
0. 554 
制 Н з 55. 4001 0. 0554 0. 0015 1. 5416 0. 1000 І 10 
х1074 
0. 5540 
日 石 5.5400 0. 0055 0. 0002 0. 1542 0. 0100 0. 1000 1 
х107° 
#112 米 制 与 俄 制 体积 和 容积 单位 换算 
单位 Іт? 11. Іст? 1 立方 俄 寸 1 立方 俄 尺 
立方 米 /mm 1 0. 0010 10:6 1.6387 х10 7° 0. 0283 
ЖШ 2/1, 1000 1 0. 0010 0. 0164 28. 3168 
立方 厘米 /em 1000000 1000 1 16. 3871 2.8317 x 104 
俄 立方 俄 寸 6. 1024 х104 61.0237 0. 0610 1 1728 
制 立方 俄 尺 35. 3146 0. 0353 0.3531 х1074 0. 0006 1 
表 1-13 米 制 与 市 制 体积 和 容积 单位 换算 
单位 іш 1L Іст? 1 立方 市 寸 1 立方 市 尺 1 市 斗 1 市 石 
立方 米 ]m3 1 0. 0010 10 0.3704 х10 一 0. 0370 0. 0100 0. 1000 
米 
Н 2/1, 1000 1 0. 0010 0. 0370 37. 0370 10 100 
| 
1 
立方 厘米 /cm 1000000 1000 1 37. 0370 3. 7037 x 104 10000 100000 
立方 市 寸 27000 27 0. 0270 1 1000 270 2700 
市 立方 市 尺 27 0.0270 |0.2700 x10-4 0. 0010 1 0. 2700 2.7000 
制 市 100 0. 1000 0. 0001 0. 0037 3.7037 1 10 
市 石 10 0. 0100 10 -5 0. 0004 0. 3704 0. 1000 1 









































































































































































































































1 常用 基础 数据 -7. 
1.1.5 质量 单位 换算 
1) 米 制 与 英美 制 的 质量 单位 换算 分 别 见 表 1-14 、 表 1-15。 
表 1-14 米 制 与 英美 制 质量 单位 换算 
单位 1t lkg lg 1oz ПЬ Поп 1US ton 
吨 /t 1 0. 0010 1079 0.2835 x10 -4| 0.0005 1.0160 0. 9072 
И 千克 /kg 1000 1 0. 0010 0. 0283 0. 4536 1016. 0461 907. 1840 
克 / 1000000 1000 1 28. 3495 453. 5920 | 1.0160 x10° 907184 
ЕНІ ох 3.5274 x104 | 35.2740 0. 0353 1 16 35840 32000 
ЛЬ 2204. 6244 2.2046 0. 0022 0. 0625 1 2240 2000 
英 
美 аа 0. 9842 0.0010 |0. 9542 х10 7° 10. 2790 х1074| 0. 0004 0. 8929 
н /ton 
美 ( 短 ) 吨 
a 1. 1023 0.0011 |1.1023 х10 7% |0. 3125 х107*) 0.0005 1.1200 1 
#115 米 制 与 市 制 质量 单位 换算 
单位 1t 1kg 1g 1 市 两 1 市 斤 1 市 担 
吨 At 1 0. 0010 10 5% 0. 5000 х10 0. 0005 0. 0500 
г 千克 /kg 1000 1 0. 0010 0. 0500 0. 5000 50 
克 /g 1000000 1000 50 500 50000 
市 两 20000 20 0. 0200 1 10 1000 
Ч 市 斤 2000 2 0. 0020 0. 1000 1 100 
市 担 20 0. 0200 0.2000 х10 7* 0. 0010 0. 0100 1 
2) 单位 长 度 的 质量 换算 见 表 1-16。 
表 1-16 单位 长 度 的 质量 换算 
单位 lkg/m | lg/em ӨЛЕН ЛІГІ loz/in | 1lb/ft | 1lb/yd A аи 
/市 十 | /市 尺 /日 尺 / 俄 十 / 俄 尺 
千克 / 米 /(kg/m) 1 0. 1000 | 1.5000 | 1. 5000 | 1.1161 | 1.4882 | 0.4961 | 1.9800 | 16.1226 | 53.7420 
Ж/Ш Ж/(в/ст) 10 1 15 15 |11.1612114.8816 | 4.9605 |19. 8000| 161. 2260 | 537. 4196 
市 两 /市 寸 0.6667 | 0.0667 1 1 0. 7441 | 0. 9921 | 0. 3307 | 1. 3200 | 10.7484 | 35. 8280 
市 斤 / 市 尺 0. 6667 | 0. 0667 1 1 0.7441 | 0.9921 | 0.3307 | 1.3200 | 10.7484 | 35.8280 
盘 司 /英寸 
ад 0. 8960 | 0. 0896 | 1. 3439 | 1. 3439 1 1.3333 | 0.4444 | 1.7754 | 14.4404 | 48.1505 
磅 /英尺 /(1b/ft) 0. 6720 | 0.0672 | 1.0080 | 1. 0080 | 0.7500 1 0.3333 | 1.3304 | 10. 8303 36. 1011 
磅 / 码 / (lb/yd) 2.0159 | 0.2016 | 3.0239 | 3. 0239 | 2.2500 3 1 3.9913 | 32.4910 | 108. 3032 
НЛ/Н 0.5051 | 0.0505 | 0.7576 | 0. 7576 | 0. 5632 | 0.7516 | 0.2505 1 8. 1492 27. 1639 
俄 磅 / 俄 寸 0. 0620 | 0. 0062 | 0. 0930 | 0. 0930 | 0.0693 | 0.0923 | 0.0308 | 0. 1227 1 3.3333 
普 特 / 俄 尺 0. 0186 | 0.0019 | 0.0279 | 0. 0279 | 0. 0208 | 0.0277 | 0. 0092 | 0. 0368 | 0.3000 1 


























3) 单位 体积 容积 的 质量 换算 见 表 1-17。 

















工程 造 


价 常用 图 表 手 册 








表 1-17 单位 体积 容积 的 质量 换算 


























































































































1 市 斤 / llb/gal 11lb/ ва! 1 日 斤 / 1 普 特 / 
单位 Пит? lkg/cm’ ee 11b/ft llb/bu ыс Жүк 
立方 市 尺 (2) (2) 立方 日 尺 | 立方 俄 尺 
吨 / 立 方 米 
1 1000 0. 0135 0. 0160 0.0998 |0.1198 | 0.0125 0. 0216 0. 5785 
/(t/m’) 
千克 /立方 厘米 0. 1350 0. 1602 0. 9983 0. 1248 0.2156 
0. 0010 1 0. 0001 0. 0006 
/(kg/em’ ) х1074 х1074 х1074 х1074 х1074 
市 斤 / 7. 4074 
74. 0741 1 1. 1866 7.3947 |8.8760| 0.9243 1.5792 | 42. 8515 
立方 市 尺 х104 
磅 /立方 英尺 6. 2428 
62. 4281 0. 8428 6. 2321 7.4805 | 0.7790 1. 3459 36. 1011 
ғаһ/ғ?) х104 
磅 /加 仑 ( 英 ) 1. 0017 
10. 0172 0. 1352 0. 1605 1 1.2003 | 0. 1250 0.2160 5.7937 
/ (lb/gal) x104 
磅 /加 仑 ( 美 ) 
8. 3454 | 8345. 4160 | 0.1127 0. 1337 0. 8331 1 0. 1041 0. 1799 4. 8260 
/(lb/gal) 
磅 / 蒲 耳 式 8. 0137 
80. 1374 1.0819 1.2837 8 9. 6026 1 1.7277 |46.3430 
жаһ/һш) х104 
日 厅 / 4. 6378 
46. 3775 0. 6261 0. 7430 4.6304 |5.5580| 0.5788 1 26. 8313 
立方 日 尺 х104 
普 特 / 
1.7287 | 1728. 6958 | 0.0233 0. 0277 0. 1726 |0.2072| 0.0216 0. 0373 1 
立方 俄 尺 
>| » 
12 常用 面积 、 体 积 计 算 公式 
1.2.1 常用 面积 计算 公式 
平面 图 形 面 积 见 表 1-18, 
表 1-18 平面 图 形 面积 
图 形 尺寸 符号 面积 4 重心 С 位置 
B 
Cr ЙЫ лей е-е 
с а 1, 1/2 周 长 ш 2 ш De Ср = BD 
2 4 І Я а, і. с 对 应 角 1-4 55% ТІН! 
4、B、C 的 边 长 
三 角形 
Я А-а? 
а 边 长 Р 
' а = МА =0. 7074 在 对 角 线 交点 上 
d 对 角 线 
а 4=1.414а=1.414 /А 
正方 形 








































































































Жоғ 半径 1 。 a 2 


А 2 "5 3607" 
5 一 一 弧 长 
ся С" ат 
a 一 一 弧 S 的 对 应 中 心 角 5 








半 








1 常用 基础 数据 “9. 
( 续 ) 
图 形 尺寸 符号 面积 4 重心 6 位 置 
We 2 ні А-а 
Е 5 长 边 在 对 角 线 交点 上 
Е 22443 
Ь 4 对 角 线 а= Va +b 
长 方形 
27 
С) с а, 5 邻 边 Ж ЕЧ Ба 在 对 角 线 交点 上 
全 (ЕХ 线 交 所 
48 /一 一 对 边 间 的 距离 ЖӘН ет ы 
b D 2 
平行 四 边 形 
р НС СЕ = АВ 
Е 
А = СЭЛ 
а еті с, (a+b)h 3 (а+0) 
СЫ =a( 上 底 边 ) A= 
Е те И ке 1. Саз) 
е А. 2 АВ =b( 下 底 边 ) 3 (а+0) 
梯形 JE 
(222 Т келге 
г Ее 三 TT 三 4 Ta 
н-Ж 心 
У. Ка =0. 78542 0. 0795812 在 圆心 上 
5 МА Г = та 
АК 
У; а, 0 主轴 А = 1-46 在 主轴 交点 上 
椭圆 形 
5 тл РУ Јо КЕ ЕИ) 




















径 上 ， 其 与 圆心 的 距离 为 : 








4 = 五 2 人 Тізе) 

















: г 半径 2 180 
үсте 4 5 一 一 弧 长 ---Г(8-4) +] 
a 中 心 角 
5 弦 长 5 = та 1650.0175ға 
8% с" КЕК гиру 











ЕЗ 





攻心 位 于 与 弓形 弦 长 垂直 的 


п) 




















> 





径 上 ， 甚 与 圆心 的 距离 为 : 
ы 
70 = 一 一 
5 12А 
` а = 180° 
4т 


CO = =— =0. 4244г 
Зт 





10: 工程 造价 常用 图 表 手 册 












































(8 
图 形 尺寸 符号 面积 4 重心 С 位置 
2, R 一 一 外 半径 
化 2% А -т(Ю:-г) 
-Ie DD 一 一 外 直径 
5 а TT 2 2 еі А 
WA 4 内 直径 БАР! (07-4) 在 圆心 O0 上 
1 环 帘 = тр! 
А В, 平均 直径 











































































































R 一 一 外 半径 重心 位 于 圆 环 1/2 中 心 角 的 
"一 一 内 半径 А = 07082 _ 2) 半径 上 ， 其 与 圆心 0 的 距离 为 
СЕР 360 
К, 圆 环 平均 直径 in 
29; = 27р 88-202 
1 环 宽 7180 р/ СО -38.2 ата) 5 
а 中 心 角 Аы 
部 分 圆 环 
2 т а 
4 =7 ("i +sine) 
J 180 重心 位 于 00, 上 ， 其 与 0， 
4 ~ 
С%2 00, = 圆心 间 的 距离 -PP ТТИ 
а 直径 _ т те (т-РУІ 
Р-т-із0е + ѕіпа 0,6 = Е 
; Р 1,2 1-19 
新 月 形 值 见 表 
А; =Kio = Р,К? 
正三 边 形 К, =0. 433, 
Р, =1. 299 
正四 边 形 K, =1. 000, 
Р, =2. 000 
正 五 边 形 K; -1.720, 
Ps =2. 375 
a 边 长 正六 边 形 К =2. 598, 
a 
K, 一 一 系数 ，i 指 多 边 形 的 Pe =2.598 
As 正七 边 形 К, =3. 634, 
边 数 ос | 
Р 22 Р, -2.736 在 内 接 圆心 或 外 接 圆 心 
R 一 一 外 接 圆 半径 A 
正八 边 形 Ks =4. 828, 
a ТЖ” 
2. е PP 一 一 系数 ，i 指正 多 边 形 р, =2. 828 
边 多 边 形 е 本 
的 边 数 正 九 边 形 Ку = 6. 182, 
Р, -2. 893 
正 十 边 形 Ку =7. 694, 
Ру =2.939 
正 十 一 边 形 Kl, =9. 364, 
Р, -2.973 





正 十 二 边 形 Kl, =11. 196， 
Pi, =3. 000 














1 常用 基础 数据 -1. 































































































( 续 ) 
图 形 尺寸 符号 面积 4 重心 6 位置 
C 
/一 一 底 边 
/一 高 1= Vb +1. 3333А? 
А В 1 1 线 长 a 
ь 3 3 
} } 8 人 4BC 的 面积 
抛物 线形 
表 1-19 РЕ 
L р 1 р 
а ба 
о 0.40 本 2. 25 
2а 7а 
77 0. 79 0 2.25 
3а 8а 
10 1.18 0 2. 81 
4d 9d 
10 1.56 ЖІ. 3.02 
5а 
0: 1.91 
1.2.2 常用 体积 计算 公式 
1) 多 面体 的 体积 和 表面 积 计 算 见 表 1-20。 
#120 多 面体 的 体积 和 表面 积 
р 体积 V 底面 积 4 
ША 表面 积 $ 侧 表面 积 5 Т 
ОРНА ЕВРА и 
У \ а ЖК Ше 
S > d 一 一 对 角 线 КЕ ЖЕТСІН 
S 表面 积 $ = 1 在 对 角 线 交点 上 
4-1 $1 一 一 侧 表面 积 a 
立方 体 
NO A 重心 在 对 角 线 交点 上 ， 与 底面 
/ 万 发 S=2(ab+ah+obh) 中 线 交 点 的 距离 为 
A 0 一 一 底面 中 线 交 点 5, =2А(а+0) һ 
А 60 = 
а а= Va +2 +h’ 2 
长 方 体 (棱柱 ) 














.12 . 工程 造价 常用 图 表 手 册 








体积 V 底面 积 4 
表面 积 S 侧 表面 积 5, 




















图 





д 
д. 
23 
«р 




















重心 6 位 置 

















b 边 长 
а, bc 边 长 a 
有 一 一 高 

КІ 5-(аз5-с) +24 
4 一 一 底面 积 

Шы 5ы-(азб5-с)һ 
0 一 一 底面 中 线 交 点 


























重心 在 两 平行 底面 中 线 交 点 的 




















连 线 上 ， 与 下 底面 中 线 交点 的 距 
离 为 





С0--- 

















广 一 一 个 组 合 三 角形 
В 的 面积 人 
n 一 一 组 合 三 角形 的 个 3 
ж» Ж S=nf+4A 
ON 0 一 一 锥 底 各 对 角 线 S -а/ 
棱锥 A 
26 5А 





重心 在 锥 底 各 对 角 线 交点 与 楼 


锥 顶点 的 连 线 上 ， 与 锥 底 各 对 角 
线 交点 的 距离 为 
h 
60-54. 





41、4s 一 一 两 平行 底 



























































重心 在 两 平行 底面 各 对 角 线 交 


























































































































4 面积 1 Ma Е 
面 的 пе А ҮЛ) | 点 的 连 线 上 ， 与 下 底面 对 角 线 交 
有 一 一 底面 间 的 距离 Екен 
点 的 
人 各 入 梯形 бап «А, «А, 点 的 距离 为 
а 二 组 合 梯形 的 
Е һ А +2 „АА, +34, 
面积 5, =an CO = 4 х 
二 人 А + А.А, «А 
жн "一 一 组 合 梯形 数 шаа 
ЖЕ: 
Ү-тК?іһ 
5-2тКһз2тВ2 
R 一 一 外 半径 
ҺЕ S =27Rh 
г РЕТИ 重心 在 圆柱 上 下 圆心 的 连 线 上 
全 夕 只 | 4 
= 1 Жаа а ек КЕЙ 
р 平均 半径 Ү -тА(В--г%) тс 
=27RPth 
3, 一 一 内 外 侧面 积 
S =27(R+r)h 
АРН: АЕ 管 
圆柱 和 空心 圆柱 ( 管 ) +2m(R2 12) 
5, =27(R+r)h 
重心 位 于 斜 截 直 圆 柱 最 大 高 度 
„В +h 与 最 小 高 度 所 组 成 的 平面 上 ， 其 
= тг 
2 与 下 和 距离 ; 
й, 最 小 高 度 РРС 底面 的 距离 为 
5 = Tr( 邦 | + №, ) + 万 十 万 二 
最 大 高 度 CO 三 
:一 一 最 大 高 度 А 4 АВ, +Ћ,) 
д 底面 半径 1" кеті 

















5, -те(һ +h,) 









































与 上 下 底面 圆心 连 线 的 距离 为 
1 ғ 
ЕТТЕГІ 














їапа 





1 常用 基础 数据 “ 13 - 





















































































































































































































































































































































( 续 ) 
二 体积 了 底面 积 4 
寸 符号 重心 C 位 
9 表面 积 $ 侧 表 面积 5, ады 
У---тү?һ 2 . 255. 8 
жене 重心 位 于 底面 圆心 与 顶点 的 连 
二 一 高 5; -тғ у т +2 = тті 线 上 ， 其 与 底面 的 距离 为 
һ 
/一 一 母线 长 іш М2 + А. 60-542 
5-5 + тг? 
һ 
= (К2 2 + К а КТТ 
к 底面 半径 ЕИ 重心 位 于 上 下 底面 圆心 的 连 线 
4 Г Ат! г 
ў Ее 5, = ті( + г) 上 ， 其 与 下 底面 圆心 的 距离 为 
түні 
5—5 Һ(А? +2 + 31°) 
__ 22 4 af тон (ы ааа И 
1 母线 长 і АА C0 4(R’*+Rr+r’) 
S=5i +т(А? +12) 
ЕС ИЕ _ md 
/一 一 半径 ы 9 
4d 一 一 直径 =0. 5236d? тре 
5 =4тг2 = па? 
АРЫ ,一 球 半径 = т? =2. 094472 重心 位 于 方形 底 圆 圆心 与 球 心 
的 连 线 上 ， 其 与 球 心 的 距离 为 
ЕЕ 32; 
4 一 一 号 形 底 圆 直 外 S= TT (4h+d) 
h 一 弓形 高 5 Саин аст 
=1.57r(4h +4) 
ка ) h ek 
2 1 一 一 球 缺 的 高 rm 人 六) 重心 位 于 平 切 圆 圆心 与 球 切 所 
r 球 缺 半径 а 在 球体 球 心 的 连 线 上 ， 其 与 球体 
4 一 平 切 加 直径 Sm =2mm = 8) | 球 心 的 距离 为 
5 面 面 积 5-тһ(4ғ-һ) со 23. й (2.-һ)? 
еменнен ар? 3г-һ 
5 球 缺 表面 积 а =4h(2r—h) Bh 
R 一 一 圆 环 体 平均 半 
1А 
т У-2т? Rr -- ара 
D 一 一 圆 环 体 平均 直 % 
ж фр 
1% 5 =47 Кг = т> Dd 在 环 中 心 上 
а 圆 环 体 截面 直径 = 39. 478 Вг 
r 一 一 圆 环 体 截面 半径 
























































































































































14. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
Е АРТЕ 体积 了 底面 积 4 РЕ 
і Т2 表面 积 5 侧 表面 积 5, en 
+ R 一 一 球 半径 
< 下 > "ғ 底面 半径 /= 本 (37 +302 +2) 重心 位 于 上 下 底面 圆心 的 连 线 
т i 上 ， 其 与 球 心 的 距离 为 
NE В р S| =2mR 
太一 一 球 心 0 至 带 О =, +1 
O ОЕ 5 =218 + т(12 +72) маи 
球 带 体 圆心 O, 的 距离 
对 于 抛物 线形 桶 板 : 
а 底 直 径 在 轴 交 点 上 
І С 对 于 圆 形 桶 板 : 7 
| /一 一 桶 高 ， 
2 _ ті 2:2 
Ж.Р Vs (2D? + qd’) 
7= -aber 
а, б. с 半 轴 在 轴 交 点 上 
5-2/25 /а + 
г 
К г 圆柱 半径 КЕТТІК 27 жасан ад 
1、/ 一 一 圆柱 长 | ааа 
4 
交叉 圆柱 体 
а 7 
7 4% 下 底 边 长 У = 6 ГО2?аза,)5% (2а) +0) 
а, bi 上 底 边 长 ь1 
b 4 一 一 上 、 下 底 边 距离 но аа х(5%5Ь) 
(高 ) 
梯形 体 %а|5,1 
2) 物料 堆 体 积 计算 公 式 见 表 1-21, 
表 1-21 物料 堆 体 积 计 算 
图 形 计算 公式 
ЕЕ: 
а. н АН 
Е: у= н| а (4+6 анд) 
式 中 a 一 一 物料 自然 堆积 
[=] 








1 常用 基础 数据 





图 形 计算 公式 





2Н 


tana 





y= (36-а) 





2 2 
амын) -- вн -了 tana 
їапа 4 











3) ИЕН (А): 
А = 8, нос = 2ах АЖК, х25х ЖЖК, 
式 中 K,、K, 一 一 椭圆 抛物 面 扁 壳 系数 ， 见 表 1-22。 
表 1-22 椭圆 抛物 面 扁 壳 系列 系数 
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h h Я АА > Я 

Ь.б 系数 大 к, Қа 系数 天, як, 

2а 7725 2а 72% 
0. 050 1. 0066 0. 069 1.0126 
0. 051 1. 0069 0. 070 1.0129 
0. 052 1. 0072 0. 071 1.0133 
0. 053 1. 0074 0. 072 1.0137 
0. 054 1. 0077 0. 073 1.0140 
0. 055 1. 0080 0. 074 1.0144 
0. 056 1. 0083 0. 075 1.0148 
0. 057 1. 0086 0. 076 1.0152 
0. 058 1. 0089 0. 077 1.0156 
0. 059 1. 0092 0. 078 1. 0160 
0. 060 1. 0095 0. 079 1. 0164 
0. 061 1. 0098 0. 080 1. 0168 
0. 062 1.0102 0. 081 1.0172 
0. 063 1.0105 0. 082 1.0177 
0. 064 1.0108 0. 083 1.0181 
0. 065 1.0112 0. 084 1.0185 
0. 066 1.0115 0. 085 1.0189 
0. 067 1.0118 0. 086 1. 0194 
0. 068 1.0122 0. 087 1. 0198 



























































































































































16. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
а. 系数 K, 或， Шы ЖЖК, К, 
0. 088 1. 0203 0. 124 1. 0396 
0. 089 1. 0207 0. 125 1. 0402 
0. 090 1. 0212 0. 126 1. 0408 
0. 091 1.0217 0.127 1. 0415 
0. 092 1. 0221 0. 128 1. 0421 
0. 093 1. 0226 0. 129 1. 0428 
0. 094 1. 0231 0. 130 1. 0434 
0. 095 1. 0236 0. 131 1. 0440 
0. 096 1. 0241 0. 132 1. 0447 
0. 097 1. 0246 0. 133 1. 0453 
0. 098 1. 0251 0. 134 1. 0460 
0. 099 1. 0256 0. 135 1. 0467 
0. 100 1. 0261 0. 136 1. 0473 
0. 101 1. 0266 0. 137 1. 0480 
0. 102 1. 0271 0. 138 1. 0487 
0. 103 1. 0276 0. 139 1. 0494 
0. 104 1. 0281 0. 140 1. 0500 
0. 105 1. 0287 0. 141 1. 0507 
0. 106 1. 0292 0. 142 1. 0514 
0. 107 1. 0297 0. 143 1. 0521 
0. 108 1. 0303 0. 144 1. 0528 
0. 109 1. 0308 0. 145 1. 0535 
0.110 1. 0314 0. 146 1. 0542 
0.111 1. 0320 0. 147 1. 0550 
0. 112 1. 0325 0. 148 1.0557 
0. 113 1. 0331 0. 149 1. 0564 
0. 114 1. 0337 0. 150 1. 0571 
0. 115 1. 0342 0. 151 1. 0578 
0.116 1. 0348 0. 152 1. 0586 
0. 117 1. 0354 0. 153 1. 0593 
0. 118 1. 0360 0. 154 1. 0601 
0. 119 1. 0366 0. 155 1. 0608 
0. 120 1. 0372 0. 156 1. 0616 
0. 121 1. 0378 0. 157 1. 0623 
0. 122 1. 0384 0. 158 1. 0631 
0. 123 1. 0390 0. 159 1. 0638 













































































1 常用 基础 数据 . 17 . 
( 续 ) 
а ЖЭК, ЖК, Шы ЖЖК, К, 
0. 160 1. 0646 0. 180 1. 0807 
0. 161 1. 0654 0. 181 1. 0815 
0. 162 1. 0661 0. 182 1. 0824 
0. 163 1. 0669 0. 183 1. 0832 
0. 164 1. 0677 0. 184 1. 0841 
0. 165 1. 0685 0. 185 1. 0849 
0. 166 1. 0693 0. 186 1. 0858 
0. 167 1. 0700 0. 187 1. 0867 
0. 168 1. 0708 0. 188 1. 0875 
0. 169 1. 0716 0. 189 1. 0884 
0. 170 1. 0724 0. 190 1. 0893 
0. 171 1. 0733 0. 191 1. 0902 
0. 172 1. 0741 0. 192 1. 0910 
0. 173 1. 0749 0. 193 1.0919 
0. 174 1. 0757 0. 194 1. 0928 
0. 175 1. 0765 0. 195 1. 0937 
0. 176 1. 0773 0. 196 1. 0946 
0. 177 1. 0782 0. 197 1. 0955 
0. 178 1. 0790 0. 198 1. 0946 
0. 179 1. 0798 0. 199 1. 0973 














2 ЕА 





图 例 与 符号 





піш 
б. 


21 平面 图 图 例 


2.1.1 总 平面 图 例 


总 平面 图 例 见 表 2-1。 














































































































表 2-1 总 平面 图 例 
序号 名 称 17 备注 
3-0 
(0 12F2D 
Н=59.00т 
1 新 建 建筑 物 я 
еже 1 
| | 
22222 Е 
2 | 原 有 建筑 | заж 
34-р 21+ риу рт аа солен вы Е] 
3 22. | | 中 粗 虚线 表示 
留 地 或 建筑 物 Do J 
4 | 。 拆除 的 建筑 物 [ 细 实 线 表示 
5 | жетин = 
6 | ОКЫ Я 1 需要 时 可 注 明 材料 名 称 














2 常用 图 例 与 符号 “19. 

































































































































































( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
其 他 材料 露 
санны аа ГЕ 需要 时 可 注 明 材料 名 称 
或 露天 作业 场 
和 
9 ТІ! ЖАНСА а: 
10 高 架 式 料 仓 
ТЕН ж. ЕЕ 
5 ес рМ 69 ШЕРТ 
12 冷却 塔 ( 池 ) Е4 (2 应 注 明 冷却 塔 或 冷却 池 
a шы В ЖЕУ НКРЕ 

Ы шайы < > ШЕТТЕ 

14 жн, Зс Ғ”| б 也 可 以 不 涂 黑 

15 | ШОР) 

16 ГЕН = 

В 立 线 为 烟 向 下 部 直径 ， 虚 线 为 基础 ， 必 要 时 可 注 
17 ӨҢ ТЕ К 
ТЕ 二 写 烟 向 高 度 和 上 、 下 口 直 径 
18 围墙 及 天门 | 5% 
11111111 
---------- 挡 土 墙根 据 不 同 设计 阶段 的 需要 标注 

19 МШ Е ДЬ 墙 顶 标高 

















墙 底 标高 






































































































































220. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
2) 
序号 名 称 图 例 备注 
20 挡 土 墙 上 设 围墙 = - 
ТЕБЯ 1. 9! 1. 表示 台阶 (级 数 仅 为 示意 ) 
合 阶 及 无 障 但 坡 道 ЕЕ 2. 表示 无 障碍 坡 道 
+ + +i+ + _ е” 5; 
И 起 重 机 起 重量 C,， 以 吨 计算 
22 起 忆 重 
露天 桥 式 起 重 机 ЧА РГ" “ + "为 柱子 位 置 
Cn= (0) 
+ + + 2, 2 、 
е знан: ее Сый 起 重 机 起 重量 C,， 以 吨 计算 
23 露天 电动 葫芦 
ШТ “+ "为 支架 位 置 
n 
Gn= (0) 起 重 机 起 重量 C,， 以 吨 计算 
24 门 式 起 重 机 上 图 表示 有 外 伸 臂 
下 图 表示 无 外 伸 臂 
Gn= (0 
25 架空 索道 ———+— 工 为 支架 位 置 
26 斜坡 卷扬机 道 EPE 
Ж) 5523 5; М 
55 ood ll 细 实 线 表示 支架 中 心 线 位 置 
(皮带 廊 等 ) 
Х- 105.00 
ары ны 1. 表示 地 形 测量 坐标 系 
28 Т 2. 表示 自 设 坐标 系 
А = 105.00 坐标 数字 平行 于 建筑 标注 
B=425.00 
“78.35” 为 原 地 面 标高 
“77. 85” 为 设计 标高 
65 Ра – 0.50 | 77.85 
29 交叉 点 标高 
方 格 网 交叉 点 标高 78.35 “- 0.50" 为 施工 高 度 
”-“ 表 示 控 方 (”+ ”表示 填 方 ) 














2 常用 图 例 与 符号 “ 21 




































































































































































( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
ЕЗ Та “+ "表示 填 方 区 
Бан ЛЕ а ж Se 
РТ 填 方 区 、 挖 方 区 、 "Жтт 
未 整 平 区 及 零 线 中 间 为 未 整 平 区 
= === 
СА ЕГ 点 夯 线 为 零点 线 
31 наж ӘШІТШПІІ. = 
上 图 表示 冰 线 
32 | жача СИ 
下 图 表示 谷 线 
33 洪水 淹没 线 |00 ---------- 洪水 最 高 水 位 以 文字 标注 
34 地 表 排 水 方向 сеа. = 
Ке урт" “1" 表 示 1% 的 沟 底 纵向 坡度 , “40.00" 表 示 变 坡 
35 截 水 沟 ТТІ арыса, У 
20010400024 点 间距 离 ， 箭 头 表示 水 流 方向 
上 图 用 于 比例 较 大 的 图 面 
ты! 下 图 用 于 比例 较 小 的 图 面 
ҮСТ “1” 表 示 1% 的 沟 底 纵向 坡度 , “40.00” 表 示 变 
a 排水 明 沟 4000 і 2 а (735 а 坡度 表示 变 坡 
107 50 点 间距 离 ， 箭 头 表 示 水 流 方 向 
созш “107. 50" 表 示 沟 底 变 坡 点 标高 ( 变 坡 点 以 “ + " 表 
示 ) 
Я 1 Е 
50.00 
37 | ”有 盖 板 的 排水 沟 
40.00 
1. 
1. 雨水 
38 雨水 2; 2. 原 有 雨水 






































3. 双 落 式 雨 水 














222. 


工程 造价 常用 图 表 手 册 












































































































































( 续 ) 

序号 名 称 图 例 备注 

39 消火栓 井 -(2-о: = 

40 急流 梢 а УУУУ ШИ 

箭头 表示 水 流 方向 

41 跌 水 一 上 

42 С) ат 一 

43 透水 路 堤 es 边 坡 较 长 时 ， 可 在 一 端 或 两 端 局 部 表示 
过 水 路 面 25555505500 - 

Жүз 151.00 КОЛ ИНКЕТТЕР 

45 室内 地 坪 标 高 Xe000 数字 平行 于 建筑 物 书写 

46 室外 地 坪 标 高 143.00 外 标高 也 可 采用 等 高 线 

я аа ШШШ - 

48 | 。 地 下 车 库 和 机 动车 停车 场 

49 地 面 露天 停车 场 ПП Е — 
2.1.2 道路 与 铁路 图 例 





道路 与 铁路 图 例 见 表 2-2。 


2 常用 图 例 与 符号 ай 





Ж22 道路 与 铁路 图 例 






































































































































J 0 图 例 
“R=6.00" 表 示 道 路 转弯 半径 ;“107. 50" 为 道 
ТРЕЕ" 路 中 心 交 叉 点 设计 标高 ， 两 种 表示 方法 均 可 ， 同 
1 新 建 的 道路 图 样 采 种 方式 表示 ;“100.00” 为 恋 坡 点 之 
间距 离 ,“0.30% ”表示 道路 的 坡度 ,一 表示 坡 向 
1. 双 坡 立 道 牙 
道 2. 单 坡 立 道 牙 
| е 3. 双 坡 平 道 牙 
4. 单 坡 平 道 习 
3 原 有 道路 
4 计划 扩建 的 道 
一 -一 一 
5 拆除 的 道路 
一 -一 一 一 一 一 一 
人 行道 
1р 主干 道 宜 标 以 下 内 容 ; 
JD 为 曲线 转折 点 ， 编 号 应 标 坐 标 
a 为 交点 
іы 7 为 切线 长 
БІ /为 曲线 长 
К 5= 50.00 ў і 
Т-60.00 尺 为 中 心 线 转 弯 半 径 
151050001 。 其 他 道路 可 标 转折 点 、 坐 标 及 半径 
Шын ee 
ТЕЗ | и 
д 汽车 衡 下 

















工程 造价 常用 图 表 手 册 




















































































































序号 名 称 图 例 备注 
一 
КИЕ! Ee 上 图 为 贯通 式 
10 汽车 洗车 台 Қ уь 
сс 下 图 为 尽头 式 
[一 
11 运 煤 走廊 | = 
12 | ”新建 的 标准 轨 距 铁路 - 
13 | 原 有 的 标准 轨 距 铁路 一 
я 计划 扩建 的 标准 | 
轨 距 铁路 
15 | 拆除 的 标准 轨 距 铁路 一 :一 二 一 一 
16 原 有 的 窗 轨 铁路 91762 - 
17 拆除 的 窗 轨 铁路 人 “GJ762" 为 轨 距 (以 mm 计 ) 
新 建 的 标准 轨 距 9 9 Е 
电气 铁路 
е 原 有 的 标准 轨 9 9 
距 电气 铁路 
计划 扩建 的 标准 
20 -- 
轨 距 电气 铁路 ка 
М 拆除 的 标准 轨 距 9 9 Е 
电气 铁路 
22 原 有 车 站 一 < 一 一 一 
23 拆除 原 有 车 站 一 < 一 > 一 一 
24 新 设计 车 站 -<777»- 42 
25 规划 的 车 站 мао В ы Е 
26 | 工矿 企业 车站 a - 

















2 常用 图 例 与 符号 “ 25 · 



























































































































































(2%) 
序号 名 称 图 例 备注 
27 单 开 道 贫 全 
28 单 式 对 称道 盆 — = 
“Іт” ӘНЕ 
‘n" 表 示 道 岔 号 
1/п 
29 单 式 交 分 道 贫 i 
3 
30 复式 交 分 道 贫 жа. еее 
n n 
31 交叉 渡 线 >< - 
n п 
32 37297 ER 一 
耳 - 
Е ар 上 图 为 土 堆 式 
下 图 为 非 土 堆 式 
в----- 
34 警 冲 标 ана. - 
GD112 00 “GD 112. 00 ”为 轨 顶 标高 ,“6”、“8 ”表示 纵向 
А 坡度 为 6%o、8%o， 倾 斜 方向 表示 坡 向 ， 
35 坡度 标 2, ГЕ РА ПУЕ 
“110.00”, “180.00” у 27 3 17 ар ВЕ 25, “56”, 
“44" 为 至 前 后 百 尺 标 距离 
“JD2" 为 曲线 转折 点 编号 , За" 为 曲线 转向 角 ， 
36 铁路 曲线 段 ОО А О ОИ 
“R" 为 曲线 半径 , ТАК, "ЭА 
Уа 0 Ыса 
37 轨道 稀 Бес 粗 线 表示 铁路 
38 站 台 ШЕТІН - 




















26 · 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
27 жа ке | БЕН сесі 
40 灰 坑 或 检查 坑 —Е—— 粗 线 表示 铁路 





(б) 2 G3) 


(1) 表示 出 站 、 预 告 

































































































































































42 高 柱 色 灯 信号 机 Ne (2) 表示 进 站 
(3) 表示 驼峰 及 复式 信号 
43 矮 柱 色 灯 信和 号 机 2 2“ 
左 图 为 钢筋 混凝土 灯塔 
44 灯塔 ж ж 中 图 为 木 灯 塔 
右 图 为 铁 灯塔 
45 灯 桥 - 
46 铁路 隧道 3-------- С - 
ЕНЕ қаттысы 上 图 为 道路 涵洞 、 涵 管 ， 下 图 为 铁路 涵洞 、 涵 
A A 管 
47 涵洞 、 涵 管 
ТИНЕ ГН т 9 左 图 用 于 比例 较 大 的 图 面 ， 右 图 用 于 比例 较 小 
et Pe ЕНЕ 
> 人 
М7 
а ыы --< 于 旱 桥 时 应 注 明 
上 图 为 公路 桥 ， 下 图 为 铁路 桥 
人 上 一 
Балаш Ета 道路 跨 铁路 
~、 
| 
一 三 一 - 铁路 跨 道路 
49 跨 线 桥 | 
三 二 二 道路 跨 道路 
| 
铁路 跨 铁路 




















































































































2 常用 图 例 与 符号 “27 
%) 
序号 名称 图 例 备注 
а 上 图 为 固定 码头 
下 图 为 浮动 码头 
51 运行 的 发 电站 Ш = 
52 规划 的 发 电站 ІК ЕЕ 
53 | 规划 的 变电站 、 配 电 所 5 一 
54 | 运行 的 变电站 、 配 电 所 О Ж 
2.1.3 管线 图 例 
管线 图 例 见 表 2-3 。 
#23 管线 图 例 
序号 名 称 图 例 备注 
管线 代号 按 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 标注 
з 管线 代号 管线 代 2. Ws 关 标 准 的 规定 标注 
线 型 宜 以 中 粗 线 表示 
一 一 代号 
2 地 沟 管线 2 41 жоқ 2У жаа 
三 一 代号 一 一 一 
3 管 桥 管线 шей сынады. 管线 代号 按 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 标注 
“O "表示 电 杆 
4 | 架空 电力 、 电 信和 线 一 〇 -代号 - 〇 一 
= 管线 代号 按 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 标注 














2.1.4 园林 景观 绿化 图 例 
园林 景观 绿化 图 例 见 表 2-4。 








БІ 
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工程 造价 常用 图 表 手 册 





表 2-4 园林 景观 绿化 图 例 






































序号 名 称 图 例 备注 
1 常 绿 针 叶 乔木 %% % = 
2 落叶 针 叶 乔木 :9 {+ 三 
3 常 绿 阔 叶 乔木 (2) (2) = 
4 К (+) (+) = 
5 常 绿 阔 叶 灌 林 О О к= 
ЖІГІ? (+) (+) й 
7 落叶 阔 叶 乔 木林 М ШЕ 
8 常 绿 阔 叶 乔 木林 Со Е 
9 常 绿 针 叶 乔 木林 О» 22 
10 落叶 针 叶 乔 木林 МБ: = 
11 ІІІ 0!) Ей 







































































2 常用 图 例 与 符号 “29 
( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
7 
ЖЖХУЖУСУЖ 
“NO 
13 整形 绿 篇 公公 公公 从 一 
УЫ 
1. 草坪 
ія 草坪 2. 表示 自然 草 
3. 表示 人 工 草坪 
3. 
КА КА 
15 花卉 КА - 
КА КА 
16 АЉ = 
17 棕榈 植物 = 
18 水 生 植 物 = 
19 植 草 砖 = 
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工程 造价 常用 图 表 手 册 









































( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
20 土石 假山 包括 “ 土 包 石 "、“ 石 抱 土 "及 假山 
21 独立 景 石 е» 9 НЕ 
22 自然 水 体 - 表示 河流 以 箭头 表示 水 流 方向 








2.2 建筑 构造 及 配件 图 例 































































































建筑 构造 及 配件 图 例 见 表 2-5. 
表 2-5 常用 建筑 构造 及 配件 图 例 
序号 名 称 图 例 备注 
1) 上 图 为 外 墙 ， 下 图 为 内 墙 
=== 2 ) 外 墙 细 线 表示 有 保温 层 或 有 幕墙 
3) 应 加 注 文字 或 涂 色 或 图 案 填充 表示 各 种 材料 的 
墙 体 
Rs. 4) 在 各 层 平面 图 中 防火 墙 宜 着 重 以 特殊 图 案 填充 
表示 
1) 加 注 文字 或 涂 色 或 图 案 填充 表示 各 种 材料 的 轻 
е 隔断 质 隔 断 
2) 适用 于 到 顶 与 不 到 顶 隔断 
3 玻璃 幕墙 幕墙 龙骨 是 否 表示 由 项 目 设计 决定 
4 栏杆 д 




































































































































































































































































2 常用 图 例 与 符号 31 
(2%) 
序号 名称 图 例 备注 
1) 上 图 为 顶层 楼 梯 平 面 ， 中 图 为 中 间 层 楼 梯 平 
5 楼 梯 而 ， 下 图 为 底层 楼 梯 平面 
2) 需 设置 靠 墙 扶手 或 中 间 拱 手 时 ， 应 在 图 中 表示 
上 
52 
长 坡 首 
6 坡 首 
) 
上 图 为 两 侧重 直 的 门口 坡 道 ， 中 国 为 有 挡 墙 的 门 
坡 道 ， 下 图 为 两 侧 找 坡 的 门口 坡 首 
7 台阶 一 
。 a 于 高 差 小 的 地 面 或 楼 面 交 接 处 ， 并 应 与 门 的 
2 启 方向 协调 
9 检查 左 图 为 可 见 检 查 口 ， 右 图 为 不 可 见 检查 
10 ЕЙ! С 阴影 部 分 亦 可 填充 灰 度 或 涂 色 代替 
11 ЕҢДІ О 一 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
宽 X 高 或 4 
标高 1) 上 图 为 预 留 洞 ， 下 图 为 预 留 槽 
Н О) ЗТД С) е М 
12 者 预 留 洞 、 er уж 
ыы сохи 3) 标 高 以 洞 ( 槽 ) 底 或 中 心 定位 
2—09 4) 宜 以 涂 色 区 别 墙 体 和 预 留 洞 ( 槽 ) 
三 全 一 
于 下 于 于 于 于 于 于 
13 地 沟 上 图 为 有 盖 板 地 沟 ， 下 图 为 无 盖 板 明 沟 
(ЕГ 1) 阴影 部 分 亦 可 填充 灰 度 或 涂 色 代替 
2) 烟 道 、 风 道 与 墙 体 为 相同 材料 ， 其 相 接 处 墙 身 
Ка 
3) 烟 道 、 风 道 根据 需要 增加 不 同 材料 的 内 衬 
15 风 道 [6 
四 
16 新 建 的 墙 和 窗 | - 
“шаг 
17 | 改建 时 保留 的 墙 和 窗 | 只 更 换 窗 ， 应 加 粗 窗 的 轮廓 线 
Es 
18 拆除 的 墙 | 8 














2 常用 图 例 与 符号 -33. 





( 续 ) 


名 称 图 例 备注 









































2 

改建 时 在 原 有 墙 或 i а 
楼 板 新 开 的 洞 2 

TA Гб 
原 有 墙 或 楼 板 І 
аа 8 图 示 为 洞口 向 左边 扩大 
洞 旁 扩 大 的 洞 

EN У 





















































在 原 有 墙 或 楼 板 上 
全 部 填塞 的 油 图 中 立 面 填充 灰 度 或 涂 色 
Vn 22 
左 侧 为 局 部 填塞 的 洞 
局 部 填塞 的 洞 图 中 立 面 填充 灰 度 或 涂 色 
ран со и ису 











空门 洞 һ 为 门洞 高 度 


ШІ 
1 























1) 门 的 名 称 代号 用 М 表示 
2) 平 面 图 中 ， 下 为 外 ， 上 为 内 
门 开 启 线 为 90" 、60° 或 45° ， 开 启 弧 线 宜 绘 出 


3) 立 面 图 中 ， 开 启 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 开 。 
开启 线 交角 的 一 侧 为 安装 合 页 一 侧 。 开 启 线 在 建筑 
立 面 图 中 可 不 表示 ， 在 立 面 大 样 图 中 可 根据 需要 绘 










































































单 面 开启 单 扇 门 
(包括 平 开 或 
ДАК) 






























































| 
| 
| 
| 
| 











4) 剖面 图 中 ， 左 为 外 ， 右 为 内 
5) 附加 纱 扇 应 以 文字 说 明 ,， 在 平 、 立 、 剂 面 图 中 









































6) 立 面 形式 应 按 实 际 情况 绘制 
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4) 剖 面 图 中 ， 左 为 外 ， 右 为 内 
5) 附加 纱 扇 应 以 文字 说 明 ， 在 平 、 立 、 剂 面 图 中 



































双 层 双 扇 平 开门 














6) 立 面 形式 应 按 实 际 情况 绘制 





( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
双 面 开启 单 扇 门 | 1) 门 的 名 称 代 号 用 M 表示 
(包括 双 面 平 开 | | 2) 平 面 图 中 ， 下 为 外 ， 上 为 内 
或 双 面 弹簧 ) Г 门 开启 线 为 90°* 、60° 或 45° ， 开 启 弧 线 宜 绘 出 
н/е 3) 立 面 图 中 ， 开 启 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 开 。 
开启 线 交角 的 一 侧 为 安装 合 页 一 侧 。 开 启 线 在 建筑 
24 立 面 图 中 可 不 表示 ， 在 立 面 大 样 图 中 可 根据 需要 绘 
出 
4) 剖 面 图 中 ， 左 为 外 ， 右 为 内 
М 5) 附 加 纱 扇 应 以 文字 说 明 ， 在 平 、 立 、 剂 面 图 中 
双 层 单 扁平 开门 ГА са 
6) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 
单 面 开 启 双 扇 门 
(包括 平 开 或 
单 面 弹簧) ee 
1) 门 的 名 称 代 号 用 М 表示 
2) 平 面 图 中 ， 下 为 外 ， 上 为 内 
门 开 启 线 为 90。、60" 或 4$。， 开 启 弧 线 宜 绘 出 
| 3) 立 面 图 中 ， 开 启 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 
双 面 开启 双肩 门 开启 线 交角 的 一 侧 为 安装 合 页 一 侧 。 开 启 线 在 建筑 
ne | 立 面 图 中 可 不 表示 ， 在 立 面 大 样 图 中 可 根据 需要 绘 
Н Н нж 
| ки 














2 常用 图 例 与 符号 35. 




























































































































































































Б 
25 
в 


扇 推 拉 门 

















ne 1) 门 的 名 称 代号 用 M 表示 


式 应 按 实际 情况 绘制 























2) 











墙 中 双肩 推拉 门 


( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
/ЖА 
А Қ 
т 17 М // 
М 
1) 门 的 名 称 代号 用 М 表示 
а Тк. 2) 平 面 图 中 ， 下 为 外 ， 上 为 内 
ЗЕ 3) 立 面 图 中 ， 开 启 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 
开启 线 交 角 的 一 侧 为 安装 合 页 一 侧 
4) 剂 面 图 中 ， 左 为 外 ， 右 为 内 
5) 立 面 形式 应 按 实 际 情况 绘制 
ЖАМАН 1 
墙 洞 外 单 扇 
推拉 门 
1) 门 的 名 称 代号 用 M 表示 
2) 平 面 图 中 ， 下 为 外 ， 上 为 内 
З) ФАТ, ЖО, ЖАРА 
рр 4) 立 面 形 式 应 按 实际 情况 绘制 
墙 洞 外 双 扇 推拉 门 Fr 
И 0 с=с. 
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4) 剖面 图 中 ， 左 为 外 ， 右 为 内 


БА 5) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 











门 连 窗 

















( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
推 杠 门 1) 门 的 名 称 代号 用 M 表示 
2) 平 面 图 中 ， 下 为 外 ， 上 为 内 
ГЕ ГІЛ 8629 90°, 602% 45° 
3) 立 面 图 中 ， 开 启 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 
开启 线 交角 的 一 侧 为 安装 合 页 一 侧 。 开 启 线 在 建筑 
] | 立 面 图 中 可 不 表示 ， 在 室内 设计 门窗 立 面 大 样 图 中 























旋转 门 Ш 















































“ГТ 
两 翼 智 能 旋转 门 ІП 1) 门 的 名 称 代号 用 М 表示 
ааа 2) 立 面 形 式 应 按 实际 情况 绘制 
Жж 
(сауа 























自动 门 











2 常用 图 例 与 符号 -37. 
































































































































































































































( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
1) 门 的 名 称 代号 用 М 表示 
2) 平 面 图 中 ,下 为 外 ， 上 》 
32 ТЕЛЕ Е 1. и 
З) А, ЖУ, И 
4) 立 面 形 式 应 按 实际 情况 绘制 
33 提升 门 
1) 门 的 名 称 代号 用 M 表示 
2) 立 面 形式 应 按 实 际 情况 绘制 
34 分 节 提 升 门 
人 防 单 扇 防 护 密闭 门 
4 1) 门 的 名 称 代号 按 人 防 要 求 表示 
2) 立 面 形式 应 按 实 际 情况 绘制 
人 防 单 扇 密闭 门 
1) 门 的 名 称 代号 按 人 防 要 求 表示 
36 | 人 防 双 扇 防护 密闭 门 ; Саа а 























2) 立 面 形 式 应 按 实际 情况 绘制 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
ee 1) 门 的 名 称 代号 按 人 防 要 求 表 示 
36 人 防 双肩 密闭 门 ее Я 
2) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 
横向 卷帘门 
竖 向 卷帘门 
37 | == 
单 侧 双 层 卷帘门 
双 侧 单 层 卷帘门 
1) 窗 的 名 称 代号 用 C 表示 
2) 平 面 图 中 ， 下 为 外 ， 上 为 内 
3) 立 面 图 中 ， 开 启 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 开 ， 
开启 线 交 角 的 一 侧 为 安装 合 页 一 侧 。 开 启 线 在 建筑 
оа 立 面 图 中 可 不 表示 ， 在 门窗 立 面 大 样 图 中 需 绘 出 
固定 












































i 目 设 计 不 表示 


图 中 ， 左 为 外 ， 右 为 内 。 虚 线 仅 表示 开启 








纱窗 应 以 文字 说 明 ， 在 平 、 立 、 齐 面 图 上 


Ц 
































А б 92 МІНІ 2 етін 





2 常用 图 例 与 符号 
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Ж) 
序号 名 称 图 例 备注 
[AN 
ГА 
7А 
КЕ 97] 4 
39 
: >< 
еи < Ж 
2 1) 窗 的 名 称 代号 用 C 表示 
4 2) 平 面 图 中 ， 下 为 外 ， 上 为 内 
тей 3) 立 面 图 中 ， 开 启 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 
开启 线 交角 的 一 侧 为 安装 合 页 一 侧 。 开 启 线 在 建筑 
立 面 图 中 可 不 表示 ， 在 门窗 立 面 大 样 图 中 需 绘 出 
= 4) 齐 面 图 中 ， 左 为 外 ， 右 为 内 。 虚 线 仅 表示 开启 
方向 ， 项 目 设计 不 表示 
5) 附加 纱窗 应 以 文字 说 明 ， 在 平 、 立 、 齐 面 图 中 
ін Р 6) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 
27% 
№ 
в: т, 
2 Қ 
42 内 开平 开 内 倾 窗 А 
43 | 单 层 外 开平 开 窗 | ГУ 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
А 
2) 1) 窗 的 名 称 代号 用 C 表示 
单 层 内 开平 开 窗 С 2) 平 面 图 中 ， 下 为 外 ， 上 为 内 
3) 立 面 图 中 ， 开 启 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 
кец 开启 线 交角 的 一 侧 为 安装 合 页 一 侧 。 开 启 线 在 建筑 
д 立 面 图 中 可 不 表示 ， 在 门窗 立 面 大 样 图 中 需 绘 出 
4) 剖面 图 中 ， 左 为 外 ， 右 为 内 。 虚 线 仅 表示 开启 
方向 ， 项 目 设计 不 表示 
ар 5) 附加 纱窗 应 以 文字 说 明 ， 在 平 、 立 、 剖 面 图 中 
双 层 内 外 开平 开 窗 МИ 均 不 表示 
6) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 
单 层 推拉 窗 | 
44 
双 层 推拉 窗 | 
1) 窗 的 名 称 代号 用 C 表示 
2) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 
45 上 推 窗 | 














2 常用 图 例 与 符号 41 -· 





тй 
«П 


名 称 图 例 备注 




















1) 窗 的 名 称 代 号 用 C 表示 
2) 立 面 图 中 ， 开 启 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 开 ， 
开启 线 交角 的 一 侧 为 安装 合 页 一 侧 。 开 启 线 在 建筑 
立 面 图 中 可 不 表示 ， 在 门窗 立 面 大 样 图 中 需 绘 出 

З), ЕК, 


4) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 
Es 5) 表示 高 从 度 距 本 层 地 面 高 度 


6) 高 窗 开启 方式 参考 其 他 窗 型 
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型 




































































































































































he ( 0 1) 窗 的 名 称 代号 用 C 表示 
48 平 推 


2) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 























23 ”水平 及 僵直 运输 装置 图 例 


水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 见 表 2-6。 
表 2-6 ”水平 及 垂直 运输 装置 图 例 

































































































































































序号 名 Ж а ж 说 明 
一 适用 于 标准 轨 及 罕 轨 铁路 ， 使 用 时 应 注 
1 铁路 
mm е 明 轨 距 
2 起 重 机 轨道 Е------- 一 
І 
| 1) 上 图 表示 立 面 (或 剖 切 面 ) ， 下 图 表示 
3 手 、 电 动 戎 上 芦 еу 平面 
ў 5 2) 手 动 或 电动 由 设计 注 明 
| 3) 需 要 时 ， 可 注 明 起 重 机 的 名 称 、 行 驶 
的 范围 及 工作 级 别 
4) 有 无 操纵 室 ， 应 按 实际 情况 绘制 
г-ы 5) 本 图 例 的 符号 说 明 : 
0, 一 一 起 重 机 起 重量 ， 以 吨 (1) 计 算 
4 | жжыныЕн | жыла аа ы 
| | 计算 
Gn= (0 
5 = (т) 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 说 明 
I I TE 
[аск ee 
(ҚҰЛ ЖЕМДЕП 1) 上 图 表示 立 面 (或 前 切面 ) ， 下 图 表示 
5 多 支点 悬挂 起 重 机 с р г е ақ 
И 4 
ба 2) 手 动 或 电动 由 设计 注 明 
= mm 3) 需 要 时 ， 可 注 明 起 重 机 的 名 称 、 行 驶 
的 范围 及 工作 级 别 
[= 4) 有 无 操纵 室 ， 应 按 实际 情况 绘制 
I І 5) 本 图 例 的 符号 说 明 : 
Cu 一 一 起 重 机 起 重量 ， 以 吨 (t) 计算 
6 梁 式 起 重 机 5 一 一 起 重 机 的 跨度 或 避 长 ， 以 米 (m) 
Ішің 计算 
生生 (0 
S= (т) 
І | І 
7 桥 式 起 重 机 加 
ЕНЕРУ 1) 上 图 表示 立 面 (或 诈 切 面 ) ， 下 图 表示 
РИБЕ сатте 平面 
С 2) 有 无 操纵 室 ， 应 按 实 际 情况 绘 抽 
5= (т) 3) 需 要 时 ， 可 注 明 起 重 机 的 名 称 、 行 驶 
的 范围 及 工作 级 别 
4) 本 图 例 的 符号 说 明 : 
G6, 一 一 起 重 机 起 重量 ， 以 吨 (t) 计 算 
I I 5 一 一 起 重 机 的 跨度 或 臂 长 ， 以 米 (m) 
8 龙门 式 起 重 机 
ПІ 
| 1 
Е 
n= (0 
5= (т) 
|55 1) 上 图 表示 立 面 (或 剖 切 面 ) ， 下 图 表示 
% 平面 
2) 需 要 时 ， 可 注 明 起 重 机 的 名 称 、 行 驶 
9 НЕН, - 1 的 范围 及 工作 级 别 
аа 5 3) 本 图 例 的 符号 说 明 : 
реа G, 一 一 起 重 机 起 重量 ， 以 吨 (b 计算 
Gs= | 5 一 一 起 重 机 的 跨度 或 辟 长 ， 以 米 (m) 
S= (m) 计算 
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( 续 ) 
序号 名 Ж той 说 明 
Іш 
І 
10 壁 行 起 重 机 
Пеле 
Жасына 1) 上 图 表示 立 面 ( 或 剖 切 面 ) ， 下 图 表示 
Gn = nh Же жы 
СЕ 2) 需 要 时 ， 可 注 明 起 重 机 的 和 名称 、 行 驱 
的 范围 及 工作 级 别 
3) 本 图 例 的 符号 说 明 
Eee 6G, 一 一 起 重 机 起 重量 ,以 吨 (t) 计 算 
Х 5 一 一 起 重 机 的 跨度 或 辟 长 ， 以 米 (m) 
\ 计算 
үзе” 机 | 
11 定 柱 式 起 重 机 / 
А 
Cn= (0 
5= (т) 
Е аР ШІШ 传送 带 的 形式 多 种 多 样 ， 项 目 设计 图 均 
按 实际 情况 绘制 ， 本 图 例 仅 为 代表 
13 电梯 
~ 
1) 电 梯 应 注 明 类 型 ， 并 按 实际 绘 出 门 和 
平衡 锤 或 导轨 的 位 置 
2) 其 他 类 型 电梯 应 参照 本 图 例 按 实际 情 
况 绘制 
Ы 
14 杂 物 梯 、 食 梯 
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序号 名 称 图 例 说 。 明 








15 自动 扶梯 

















箭头 方向 为 设计 运行 方向 


17 | 。 自动 人 行 直道 | | 


























2,4 ”常用 建筑 材料 图 例 






























































常用 建筑 材料 图 例 见 表 2-7。 
表 2-7 常用 建筑 材料 图 例 
序号 名 称 а ж 备注 
| 自然 土壤 ZITITITT 包括 各 种 自然 土壤 
2 夯实 土壤 ШАА = 
3 砂 、 灰 土 _ 





4 | 砂砾 石 、 碎 砖 三 合 土 





5 石材 














包括 实心 砖 、 多 孔 砖 、 砌 块 等 彻 体 。 断 面 较 罕 不 易 绘 出 图 例 线 

















ж р Р 
А РЕН 2 а аи реа 
ЖЖ 

















8 耐火 砖 包括 耐酸 砖 等 砌 体 
9 空心 夸 2221221271 指 非 承重 砖 砌 体 
10 饰 面砖 шшр 包括 铺 地 砖 、 马 赛 克 、 陶 瓷 锦 砖 、 人 造 大 理 石 等 



































































































































































































































2 常用 图 例 与 符号 .45 
( 续 ) 
序号 名 Ж 图 例 & № 
11 ж. 包括 与 水 泥 、 石 灰 等 混合 而 成 的 材料 
12 混凝土 1 ) 本 图 例 指 能 承重 的 混凝土 及 钢筋 混凝土 
2) 包 括 各 种 强度 等 级 、 骨 料 、 添 加 剂 的 混凝土 
З) 在 章 面 图 上 画 出 钢筋 时 ， 不 画图 例 线 
13 钢筋 混凝土 4) 断 面 图 形 小 ， 不 易 画 出 图 例 线 时 ， 可 涂 黑 
7 жүн 774 包括 水 泥 珍 珠 岩 、 沥 青 珍 珠 岩 、 泡 沫 混凝土 、 非 承重 加 气 混 凝 
4 Е.Ж. тн 
15 纤维 材料 (ЛАЛЛЛД өлен, жин, яза, же. жж. ялын 
16 | тн 52-251 包括 聚 苯 乙 烯 、 聚 乙烯 、 聚 氨 量 等 多 孔 聚 合 物 类 材料 
ЕЗ 
е РЕТ ӨЕ 1) 上 图 为 横断 面 ， 左 上 图 为 热 木 、 木 砖 或 木 龙骨 
27 2) 下 图 为 纵 出 
суруге ) 下 图 为 纵 断 面 
18 胶合 板 Есе 应 注 明 为 x 层 胶 合板 
19 石膏 板 ER 包括 圆 孔 、 方 孔 石 膏 板 、 防 水 石膏 板 、 硅 钙 板 、 防 火 板 等 
РД 
т ся 22 1) 包 括 各 种 金属 
Е 2 ) 图 形 小 时 ， 可 涂 黑 
ІІ 
л ЕЕЕ 
Б ЕТТІ ЕТЕГІН ешё Щщ Е 
2) 应 注 明 具体 材料 名 称 
22 液体 = 应 注 明 具 体液 体 名 称 
包括 平板 玻璃 、 磨 砂 玻璃 、 夹 丝 玻璃 、 钢 化 玻璃 、 中 空 玻璃 
23 玻璃 
Е- Зе, ЕИ Е 
24 橡胶 Д = 
25 塑料 АРАТА, 包括 各 种 软 、 硬 塑料 及 有 机 玻璃 等 
26 防水 材料 构造 层次 多 或 比例 大 时 ， 采 用 上 图 例 
27 粉刷 本 图 例 采 用 较 稀 的 点 
注 : 序号 1、2、5、7、8、13、14、16、17、18 图 例 中 的 斜 线 、 短 斜 线 、 交 叉 斜 线 等 均 为 45°。 
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2.5.1 钢筋 的 一 般 表 示 方 法 


1) 普通 钢筋 的 一 般 表 示 方 法 见 表 2-8。 
表 2-8 普通 钢筋 


混凝土 结构 表示 方法 

























































































序号 名 称 图 例 说 明 

1 钢筋 横断 而 ө 

; КЕПКЕН 下 图 表示 长 、 短 钢筋 投影 重 冀 时 ， 短 钢筋 的 端 部 
шады 一 4 |45° 斜 曾 线 表示 

3 ЗІЛІ 一 一 

4 带 直 绝 的 钢筋 端 部 te====3 

5 带 丝 扣 的 钢筋 端 部 2 ез 

6 ІІІ. Бе іст зал - 

7 带 半圆 弯 钓 的 钢筋 搭 接 | нанесе. = 

8 ЛІ. ха кете ү”1126 三 

9 ЛЕВ ee pn me 

10 械 连 接 的 钢筋 接头 一 三 三 -一 文字 说 明 机 械 连 接 的 方式 (或 冷 挤 压 或 难 螺纹 等 ) 














2) 预 应 力 钢筋 的 表示 方法 见 表 2-9。 
#29 预 应 力 钢筋 



























































序号 名 称 图 例 
1 预 应 力 钢筋 或 钢 绞 线 -一 -一 一 一 
后 张 法 预 应 力 钢筋 断面 

无 粘 接 预 应 力 钢 筋 断 面 
3 预 应 力 钢 筋 断面 十 
4 张 拉 端 销 具 一 … 一 一 
5 固定 端 锚 具 р— ·· = 
6 锚 具 的 端 视图 5 
7 可 动 连接 件 ЕЕЕ 
8 固定 连接 件 — 一 一 一 一 
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3) 钢筋 网 片 的 表示 方法 见 表 2-10。 
表 2-10 钢筋 网 片 




















序号 名 称 图 例 





2 一 行 相同 的 钢筋 网 平面 图 | 


Е 用 文字 注 明 焊接 网 或 绑扎 网 片 。 
4) 钢筋 焊接 接头 的 表示 方法 见 表 2-11。 
表 2-11 钢筋 的 焊接 接头 























































































































































































































序号 名 称 接头 形式 标注 方法 
1 单 面 焊接 的 钢筋 接头 
ce 
2 双 面 焊接 的 钢筋 接头 / = 
三 过 
3 帮 条 单 面 焊接 的 钢筋 接头 Д 
4 帮 条 双 面 焊接 的 钢筋 接头 2 
е 接触 对 烛 的 钢筋 接 头 
(闪光 焊 、 压 力 焊 ) ВЕЕТ 
60° 
6 坡 口 平 焊 的 钢筋 接头 т 
7 坡 口 立 焊 的 钢筋 接头 ре ол 
А 角钢 或 扁 钢 做 连接 ШЕ 
板 焊 接 的 钢筋 接头 шш ) 
А 钢筋 或 螺 ( 错 ) 栓 与 钢 == 
板 穿孔 塞 焊 的 接头 = за 





5) 钢筋 的 画 法 见 表 2-12。 
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表 2-12 钢筋 画 法 


说 明 图 例 


тй 
«П 











在 结构 楼 板 中 配置 双 层 钢筋 时 ， 底 层 钢 | | 


1 | 筋 的 弯 钩 应 向 上 或 向 左 ， 项 层 钢 筋 的 弯 钩 


则 向 下 或 向 右 | 
(底层 ) (顶层 ) 



































钢筋 混凝土 墙 体 配 双 层 钢筋 时 ， 在 配 筋 ІМ ІМ 
д 立 面 图 中 ， БЕН ТИНЕ Ея > 2 = 2 
ТІП ІН 钢筋 的 弯 钧 向 下 或 向 右 (JM 近 面 ， 27 ҮМ Ж YM 
YM 远 面 ) 





















































若 在 断面 图 中 不 能 表达 清楚 的 钢筋 布置 ， 
3 应 在 断面 图 外 增加 钢筋 大 样 图 (如 : 钢筋 混 
凝 土 墙 、 楼 梯 等 ) 


图 中 所 表示 的 短 筋 、 环 筋 等 若 布置 复杂 
时 ， 可 加 画 钢筋 大 样 及 说 明 EE 


每 组 相同 的 钢筋 、 范 筋 或 环 筋 ， 可 | 


















































саа 
бе ЕЕ 





5 | 根 粗 实 线 表示 ， 同 时 用 一 两 端 带 斜 短 面 线 
的 横 穿 细 线 ， 表 示 其 钢筋 及 起 止 范围 
6) 钢筋 在 平面 、 立 面 、 剖 ( 断 ) 面 中 的 表示 方法 应 符合 下 列 规定 : 
СО 钢筋 在 平面 图 中 的 配置 应 按 图 2-1 所 示 的 方法 表示 。 当 钢筋 标注 的 位 置 不 够 时 ， 可 
采用 引出 线 标注 。 引 出 线 标注 钢筋 的 斜 短 画 线 应 为 中 实 线 或 细 实 线 。 













































































(4) 80200 G) | 1®12@150 





让 
(Т) +10@200 


С | 


























О GO 


图 2-1 钢筋 在 楼 板 配 筋 图 中 的 表示 方法 
(0 当 构 件 布置 较 简单 时 ， 结 构 平面 布置 图 可 与 板 配 筋 平面 图 合并 绘制 。 
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@ “平面 图 中 的 钢筋 配置 较 复杂 时 ， 可 按 表 2-12 及 图 2-2 的 方法 绘制 。 







































































4 т + 才 


О О 

















图 2-2 楼板 配 筋 较 复杂 的 表示 方法 
(0 ”钢筋 在 粱 纵 、 横 断面 图 中 的 配置 ， 应 按 图 2-3 所 示 的 方法 表示 。 




















-- 
к. 





Ба 
О 





23 梁 纵 、 横 断面 图 中 钢筋 表示 方法 
(5) ”构件 配 筋 图 中 锋 筋 的 长 度 尺寸 ， 应 指 荞 筋 的 里 皮 尺 寸 。 弯 起 钢筋 的 高 度 尺寸 应 指 钢 
筋 的 外 皮 尺 寸 (2-4), 
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01 
О = 


с) а 





图 2-4 钢筋 尺寸 标注 法 
а) ЖАН p) 弯 起 钢筋 尺寸 标注 图 с) 环 型 钢 航 尺寸 标注 图 
а) 螺旋 钢筋 尺寸 标注 图 














л 





2.5.2 钢筋 的 简化 表示 方法 
1) 当 构件 对 称 时 ， 采 用 详 图 绘制 构件 中 的 钢筋 网 片 可 按 图 2-5 的 一 半 或 1/4 表示 。 


一 A Т 














Қ 









































图 2-5 构件 中 钢筋 简化 表示 方法 


2 常用 图 例 与 符号 “Sl 











2) 钢筋 混凝土 构件 配 筋 较 简单 时 ， 宜 按 下 列 规定 绘制 配 筋 平面 图 : 

中 ”独立 基础 宜 按 图 2-6a 的 规定 在 平面 模板 图 左下 角 ， 绘 出 波浪 线 ， 绘 出 钢筋 并 标注 
钢筋 的 直径 、 间 距 等 。 

中 ”其 他 构件 宜 按 图 2-6b 的 规定 在 某 一 部 位 绘 出 波浪 线 ， 绘 出 钢筋 并 标注 钢筋 的 直径 、 
间距 等 。 
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图 2-6 构件 配 筋 简化 表示 方法 
а) 独立 基础 b) 其 他 构件 


3) 对 称 的 混凝土 构件 ， 宜 按 图 2-7 的 规定 在 同一 图 样 中 一 半 表 示 模 板 ， 另 一 半 表 示 配 
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图 2-7 构件 配 筋 简化 表示 方法 
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2.5.5 预 埋 件 、 预 留 孔 洞 的 表示 方法 


1) 在 混凝土 构件 上 设置 预 理 件 时 ， 可 按 图 2-8 АУА 
线 指向 预 坦 件 ， 并 标注 预 埋 件 的 代号 。 


М-1 











在 


24 

УХ 
Ы 
р 
过 
Kt 
ЕҢ 
Я 





х 上 表示 。 引出 





Те; 
Ер 











图 2-8 预 埋 件 的 表示 方法 
2) 在 混凝土 构件 的 正 、 反 面 同一 位 置 均 设置 相同 的 预 埋 件 时 ， 可 按 图 2-9 的 规定 ， 引 

出 线 为 一 条 实 线 和 一 条 虚线 并 指向 预 埋 件 ， 同 时 在 引出 横 线 上 标注 预 埋 件 的 数量 及 代号 。 
3) 在 混凝土 构件 的 正 、 反 面 同一 位 置 设置 编号 不 同 的 预 埋 件 时 ， 可 按 图 2-10 的 规定 引 
一 条 实 线 和 一 条 虚线 并 指向 预 埋 件 。 引 出 横 线 上 标注 正面 预 埋 件 代号 ， 引 出 横 线 下 标注 反面 
预 埋 件 代号 。 










































































(М-2) 
图 2-9 同一 位 置 正 、 反 面 预 埋 图 2-10 同一 位 置 正 、 反 面 预 
件 相 同 的 表示 方法 埋 件 不 相同 的 表示 方法 














4) 在 构件 上 设置 预 留 孔 、 洞 或 预 埋 套 管 时 ， 可 按 图 2-11 的 规定 在 平面 或 断面 图 中 表 
示 。 引 出 线 指向 预 留 ( 埋 ) 位 置 ， 引 出 横 线 上 方 标注 预 留 孔 、 洞 的 尺寸 ， 预 埋 套 管 的 外 径 。 
横 线 下 方 标注 孔 、 洞 〈 套 管 ) 的 中 心 标高 或 底 标高 。 





























bXh(g,DN) 
孔洞 ( 套 管 ) 中 心 标高 
е ні xn.DN) 
шама 元 . 油 ( 套 管 ) 中 心 标 训 
Я, ЛИСЕНКА 




















2-11 预 留 孔 、 洞 及 预 埋 套 管 的 表示 方法 
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26 铀 结构 表示 方法 


2.6.1 常用 型 钢 的 标注 方法 

















рану 








型 钢 的 标注 方法 见 表 2-13, 
























































表 2-13 ”常用 型 钢 的 标注 方法 
序号 名 称 截面 标注 说 明 
ра 5 
І ЛІ | ЕС 22 
В 为 长 肢 宽 
2 不 等 边 角 钢 1 | 4 为 短 肢 并 
BXbxt 
t 为 肢 厚 
3 工 字 钢 | ІК ом 轻型 工 字 钢 加 注 Q 字 
4 槽 钢 | ч ом 轻型 模 钢 加 注 Q 字 
5 方 钢 Ж е р = 
6 Іні ЖІ b bxt == 
- хі 宽 х 
и а Е 板 长 
8 圆 钢 Ф фа -- 
а: 径 
9 钢管 В РЕ М 
1 为 壁 厚 
10 注 壁 方 钢管 (ЕЛ в] Bxt 
ТУТ | B| ee 
Е ЈЕ В 
12 薄 壁 等 肢 卷 边 角 钢 | | 一 в[ (ах ;为 壁 厚 
13 ІІ в ды С 
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( 续 ) 
序号 名 称 截面 标注 说 明 
14 薄 壁 卷 边 槽 钢 Ё B| “хам 
239г 薄 壁 型 钢 加 注 B 字 
1 为 壁 厚 
ЕНІ ИТ | Ls В | еа 
+p 
TWx x TW УЗ ТИДІ 
16 T 型钢 | ТМ х х TM уф Т 
TN x х Тм ТИДІ 
HWx x HW 为 宽 翼 缘 H 型 钢 
17 H 型 钢 Н НМ х х HM уф Н 型 钢 
HNx x HN ЖЫН 型 钢 
18 起 重 机 钢轨 了 了 оохх 
详细 说 明 产 品 规格 型 号 
19 轻轨 及 钢轨 | 了 xxkg/m 钢 轨 














2.6.2 螺栓 、 孔 、 电 焊 锦 钉 的 表示 方法 


螺栓 、 孔 、 电 焊 锦 钉 的 表示 方法 应 符合 表 2-14 中 的 规定 。 
表 2-14 螺栓 、 孔 、 电 焊 钢 钉 的 表示 方法 


序号 名 称 图 例 说 明 














M 
1 永久 螺栓 -的 


М 
1) 细 “+” 线 表示 定位 线 
Ре 2) M 表示 螺栓 型 号 
, даир ф 3) 少 表示 螺栓 孔 直 径 
4) d 表示 膨胀 螺栓 、 电 焊 锦 钉 直径 

































































5) 采用 引出 线 标注 螺栓 时 ， 横 线 上 标 
Р 注 螺栓 规格 ， 横 线 下 标注 螺栓 孔 直径 
4 膨胀 螺栓 一 + 
б 
5 圆 形 螺栓 孔 





























2 常用 图 例 与 符号 55. 

































































(8 
序号 名 称 图 例 说 明 
ф 
6 长 圆 形 螺栓 孔 1) 细 “+” 线 表示 定位 线 
b 2) M 表示 螺栓 型 号 
3) 由 表示 螺栓 孔 直径 
4) 4 表示 膨胀 螺栓 、 电 焊 锦 钉 直径 
Е 5) 采用 引出 线 标注 螺栓 时 ， 横 线 上 标 
7 电焊 锦 钉 -由 注 螺栓 规格 ， 横 线 下 标注 螺栓 孔 直径 











2.6.3 常用 焊 终 的 表示 方法 


1) 焊接 钢 构 件 的 焊 缝 除 应 按 现行 的 国家 标准 《 焊 缝 符号 表示 法 》 (СВ 324—2008) 有 
关 规 定 执行 外 ， 还 应 符合 本 部 分 的 各 项 规定 。 

2) 单 面 焊 缝 的 标注 方法 应 符合 下 列 规定 : 

中 当 箭头 指向 焊 颖 所 在 的 一 面 时 ， 应 将 图 形 符号 和 尺寸 标注 在 横 线 的 上 方 (图 
2-12а) 。 当 箭头 指向 焊 缝 所 在 另 一 面 (相对 应 的 那 面 ) 时 ， 应 按 图 2-12b 的 规定 执行 ， 将 图 
形 符 号 和 尺寸 标注 在 横 线 的 下 方 。 

0 表示 环绕 工作 件 周围 的 焊 颖 时 ， 应 按 图 2-12c ИЛАН, КЕН ТЫ УИ 
圈 ， 绘 在 引出 线 的 转折 处 ， 并 标注 焊 角 尺寸 K。 


а ue 

5-22 ы 
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by) 

a) 

га 02 | 
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图 2-12 单 面 焊 缝 的 标注 方法 
3) 双 面 烛 缝 的 标注 ， 应 在 横 线 的 上 、 下 都 标注 符号 和 尺寸 。 上 方 表 示 稍 头 一 面 的 符号 
和 尺寸 ， 下方 表 示 男 一 面 的 符号 和 尺寸 (图 2-13a); 当 两 面 的 焊 颖 尺寸 相同 时 ， 只 需 在 横 
线 上 方 标注 焊 缝 的 符号 和 尺寸 (图 2-13b、c、d)。 
4) 3 个 和 3 个 以 上 的 和 焊 件 相互 焊接 的 焊 颖 ， 不 得 作为 双 面 焊 颖 标注 
寸 应 分 别 标注 (图 2-14), 
5) 相互 焊接 的 两 个 焊 件 中 ， 当 只 有 一 个 焊 件 带 坡 口 时 (如 单 面 V 形 )， 引 出 线 箭头 必 
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图 2-13” 双 面 焊 颖 的 标注 方法 


= =, 


图 2-14 3 个 以 上 焊 件 的 焊 颖 标注 方法 


„|6 / м” 


图 2-15 一 个 焊 件 带 坡 口 的 焊 颖 标注 方法 
须 指 向 带 坡 口 的 焊 件 (图 2-15 ) 。 
6) 相互 焊接 的 2 个 焊 件 ， 当 为 单 面 带 双 边 不 对 称 坡 口 焊 颖 时 ， 应 按 图 2-16 的 规定 ， 引 
出 线 箭头 应 指向 较 大 坡 口 的 焊 件 。 
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21 а, а 5 02 


直 | 


图 2-16 不 对 称 坡 口 焊 颖 的 标注 方法 
7) 当 焊 颖 分 布 不 规则 时 ， 在 标注 焊 缝 符号 的 同时 ， 可 按 图 2-17 的 规定 ， 宜 在 焊 颖 处 加 
中 实 线 〈 表 示 可 见 焊 锋 ) ， 或 加 细 栅 线 (表示 不 可 见 爆 颖 )。 

















І (е), І (е), 1 1 (е), ге, 1 
ТЕ ТЕ Тан сш Тт?) (қата кесі іші. 472 
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图 2-17 不 规则 焊 缝 的 标注 方法 

8) 相同 焊 缝 符号 应 按 下 列 方法 表示 : 

Ф 在 同一 图 形 上 ， 当 焊 颖 形式、 断面 尺寸 和 辅助 要 求 均 相 同时 ， 应 按 图 2-18a 的 规 

定 ， 可 只 选择 一 处 标注 焊 缝 的 符号 和 尺寸 ， 并 加 注 “ 相 同 焊 颖 符号 ”， 相 同 焊 颖 符号 为 3/4 
圆 弧 ， 绘 在 引出 线 的 转折 处 。 

9 在 同一 图 形 上 ， 当 有 数 种 相同 的 焊 颖 时 ， 宣 按 图 2-18b 的 规定 ， 可 将 焊 颖 分 类 编号 

标注 。 在 同一 类 焊 颖 中 可 选择 一 处 标注 焊 颖 符号 和 尺寸 。 分 类 编号 采用 大 写 的 拉丁 字母 A、 


В, Сс, 
А 
2 或 “ 
а) Ы) 


图 2-18 相同 焊 颖 的 标注 方法 
9) 需要 在 施工 现场 进行 焊接 的 焊 件 焊 缝 ， 应 按 图 2-19 的 规定 标注 “现场 焊 终 ”符号 。 
现场 焊 颖 符号 为 涂 黑 的 三 角形 旗号 ， 绘 在 引出 线 的 转折 处 。 


Райы 2 


图 2-19 现场 焊 颖 的 表示 方法 
10) 当 需 要 标注 的 焊 缝 能 够 用 文字 表述 清楚 时 ， 也 可 采用 文字 对 
11) 建筑 钢 结构 常用 焊 颖 符号 及 符号 尺寸 应 符合 表 2-15 的 规定 。 
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表 2-15 ”建筑 钢 结构 常用 焊 缝 符号 及 符号 尺寸 
序号 烛 颖 名 称 形式 标注 法 符号 尺寸 /mm 
Ь 5 1-2 
1 УІН |! П 
|= 一 上 +] 
В 
Ей b 45% 
+ 
|! - ги 
注 : МӘНІ 
ГА В 45° 
pp 87; 
3 带 钝 边 单 边 V ЛЕ ЕЕ 
ш 
一 [= 
| 于- 一 2“ 
В р 
р 
я 带 垫 板 带 钝 边 3] 
单 边 УН ды 7 
b 注 : 箭头 指向 章 品 
8 5 
177 ң 
5 带 热 板 V 形 焊 颖 ЕС 7 ЕНЕ 
= \/ 
ПА 
В В 
7 р 8 
3 са ШИС нек. 
Ж жы ү 
|| 
Ё В 
7 ГАЙ Т. б, лы а 
Ь 
В 8 
Ь, 
8 双 单 边 V ЕЛЕ : : == 




































































2 常用 图 例 与 符号 59 . 
(28) 
序号 爆 颖 名 称 形式 标注 法 符号 尺寸 /mm 
pb В 
{7 2 
9 双 V 形 焊 缝 ӘС ч 
|А 
А В 
рғ. 
2 
10 | ЖЕНІЛ | ; т? 
b 
р В 
| Pr vB 
| / 
ГЕ ии І 
|, 
В В 
рг 5 
29} 
12 带 钝 边 J 形 烛 缝 5) ЕБ 208 > 
Ш 
В 
р" р 
13 | 带 钝 边 双 J 形 爆 颖 0—4 Е - 
І 
45 
14 ТЕЗ 加 «МХ 
- | 一 一 А 
К 
15 双 面 角 焊 颖 图 a 
1 
(ЕКІ қ 
16 ШЕРТ: | [区 




















Т a=1/3 
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序号 焊 缝 名称 形式 标注 法 符号 尺寸 /mm 


17 喇叭 形 焊 颖 (ШЕШ 








ES 
141 22 





ЕЕЕ (ЙІ е 9 22: 


ЕЕ 


4 4 


























2.6.4 尺寸 标注 
1) 两 构件 的 两 条 很 近 的 重心 线 ， 应 按 图 2-20 的 规定 在 交汇 处 将 其 各 自 向 外 错开 。 


图 2-20 两 构件 重心 不 重合 的 表示 方法 
2) 弯曲 构件 的 尺寸 应 按 图 2-21 的 规定 沿 其 弧度 的 曲线 标注 弧 的 轴线 长 度 。 





































































Та) 











Ф 4= 21.5 


图 2-21 弯曲 构件 尺寸 的 标注 方法 
3) 切割 的 板材 ， 应 按 图 2-22 的 规定 标注 各 线段 的 长 度 及 位 置 。 
4) 不 等 边 角 钢 的 构件 ， 应 按 图 2-23 的 规定 标注 出 角钢 一 肢 的 尺寸 。 
5) 节点 尺寸 ， 应 按 图 2-23、 图 2-24 的 规定 ， 注 明 节 点 板 的 尺寸 和 各 杆 件 螺 栓 孔 中 心 或 
中 心 距 ， 以 及 杆 件 端 部 至 几何 中 心 线 交点 的 距离 。 
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а) b) 


图 2-22 切割 板材 尺寸 的 标注 方法 
21ьха 

















图 2-23 节点 尺寸 及 不 等 边 角 钢 的 标注 方法 





























图 2-24 节点 尺寸 的 标注 方法 
6) 双 型 钢 组 合 截 面 的 构件 ， 应 按 图 2-25 的 规定 注 明 组 板 的 数量 及 尺寸 。 引 出 横 线 上 方 
标注 级 板 的 数量 及 级 板 的 宽度 、 厚 度 ， 引 出 横 线 下 方 标注 级 板 的 长 度 尺寸 。 






































ІН 2-25 缀 板 的 标注 方法 
7) 非 焊 接 的 节点 板 ， 应 按 图 2-26 的 规定 注 明 节 点 板 的 尺寸 和 螺栓 孔 中 心 与 几何 中 心 线 
交点 的 距离 。 
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图 2-26 非 焊接 节点 板 尺 寸 的 标注 方法 


27 木 结 构 表 示 方 法 


2.7.1 常用 木 构件 断面 的 表示 方法 


常用 木 构件 断面 的 表示 方法 见 表 2-16。 
表 2-16 常用 木 构 件 断 面 的 表示 方法 



































序号 名 称 图 例 说 明 
фиа 
1 ІНІ Ж 
1/29 或 d 
2 半圆 木 
1) 木材 的 断面 图 均 应 画 出 横 纹 线 或 顺 纹 线 
2) 立 面 图 一 般 不 画 木 纹 线 ， 但 木 件 的 立 面 图 均 须 绘 出 木 纹 线 
bxn 
bXh 或 h 
4 木板 











2.7.2 木 构件 连接 的 表示 方法 
木 构件 连接 的 表示 方法 见 表 2-17。 








2 常用 图 例 与 符号 -63. 
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表 2-17 木 构件 连接 的 表示 方法 
名 称 图 例 说 明 





пда ХІ, 


钉 连接 正面 画 法 
(看 得 见 钉 帽 的 ) 





пдахі, 


钉 连接 背面 画 法 
〈 看 不 见 钉 帽 的 ) 

























































































пдахі, 
木 螺 钉 连接 正面 画 法 Ес! 
(看 得 见 钉 帽 的 ) 
пфах І, 
木 螺 钉 连接 背面 画 法 [eel 
(看 不 见 钉 帽 的 ) 
杆 件 连接 c= 仅 用 于 单线 图 中 
nbaqaxL 
І) 当 采 用 双 螺 母 时 ， 应 加 以 注 昌 
ee ) А 双 螺 母 时 р А Д | 
2) 当 采 用 钢 夹板 时 ， 可 不 画 热 板 线 














连接 


рї 
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2.8 电气 工程 常用 图 例 


2.8.1. 导体 和 连接 件 
导体 和 连接 件 见 表 2-18 。 





表 2-18 导体 和 连接 件 





















































































































































序号 图 形 符号 说 明 序号 图 形 符号 说 明 
nt) ча роде а саша 连 线 ,一 般 
а ER 符号 S00011 同 轴 对 
ы 了 
导 线 组 
S00002 ( 示 出 导线 连 到 端子 
ee he И 800012 
Ж) 上 的 同 轴 对 
УТЕ АРЕ 导线 组 
s00003 О | араш 
Ж) 500013 
对 
ИЯГЕ Е == 
500004 Жаа ага Анес Баа 2 Й 直流 电路 导线 或 电 
о A 500014 缆 的 终端 ,未 
连接 
3М--50Н2400У БҰТ 
500005 A 三 相 电 路 | 。 缆 的 终端 ,未 
салта Өс Ж 2-сі. 1 же? Ны 500015 Ж 接 并 有 专 
3X120mm2+1X50mm2 · 门 的 绝缘 
оо оо мерави РР Sol а ші 
a S00017 УУ 端子 
S00007 | ， OO 7 屏蔽 导体 22. 
500018 Г | | у 端子 板 
500008 А } 绞 合 连接 et A va ge a ny 
电 绕 中 的 || 500019 | a T 型 连接 
РО ol | 
三根 导线 | | ....... T 型 连接 
S00020 НЕЕ ТЕЗІ! 
电缆 中 的 105 2. 
导线 (五 根 Е 
导线 ,其 中 箭 
Том 头 所 指 的 两 | 、 Фат 
根 在 同一 电 | < Ша. 
Жы) 连接 (形式 1) 


























2 常用 图 例 与 符号 












































































































































( 续 ) 
序号 说 明 序号 图 形 符号 说 明 
导线 的 双 ee 
S00022 T 连 接 ( 形 式 | so0030 542 Ж. 需要 专门 
2) бола | Wa 工具 的 连接 
S00023 支 路 ОКК 阴 接 触 件 
S00031 . —4 .. 
бм. (连接 器 的 ) 
т”. TCR 本 阳 接 触 件 
-. 00032 . . 
-一 (连接 器 的 ) 
S00024 Ве П Бол ето т бу 
аа а АТЫМ Ыр 重头 和 插 
S00033 . 一 一 人 
et та 8 22 
251 . 插头 和 插 
|| so0034 i 座 , 多 级 (多 
S00025 ИСА е, взт) 
ое 插头 和 插 
S00035 (ша : 座 ,多 级 ( 单 
500026 中 性 点 ЕЛДАР А ЖҚ 线 表示 法 ) 
ee 连接 器 .组 
S00036 : 于 | : 件 的 固定 部 
жетесі 分 
发 电机 中 аа 连接 器 ,组 
S00027 性 点 (单线 || s00037 : | : 件 的 可 动 部 
表示 法 ) ЕБ 分 
配套 连接 
S00038 
器 
发 电机 中 | | ЕЕЕ 电话 型 插 
S00039 一 -mm Е 
500028 性 点 (多 线 — ds Е 塞 和 插 孔 
мае МРС 
Я ІҢ то: 带 断 开 触 
S00040 tt A 头 的 电话 型 
асату 插 塞 和 插 孔 
Sm 不 切断 导 电话 型 断 
S00029 线 的 导线 抽 l| | 
ee 0 Е 开 的 插 孔 ; 电 
估 ГД 头 S00041 О ЧРИ ОТЧАСТИ КЕ" Е Й 























б 0 ра 5 И 
插 孔 
























































































































































66 · 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
序号 图 形 符号 说 明 序号 图 形 符号 说 明 
CO ӘТБ ыы УАУ» БӨТЕН 电缆 密封 
te О уи 司 轴 的 插 
S00042 |. -一 人 - 026 500051 终端 ( 单 芯 电 
RE 头 和 插座 pi а 
直通 接线 
жез т тыла А таж» 对 接连 接 
S00043 __ ан шш 5 500052 盒 ( 多 线 表 
OD рЫ к. 
А 接 通 的 连 直通 接线 
S00044 eS 接 片 (形式 | 500053 айа ж 
утаа к 示 ) 
ле, ға Е 6: 接 通 的 连 
S00045 === 7 3 
Е Е 500054 ыса 
2) 线 表 示 ) 
еа 断 开 的 连 
S00046 
е ші 
OA БЕ 接线 盒 ( 单 
S00055 ) 
线 表示 ) 
РЕ Е ЧЛЕ 
900047 ЕС „28 座 式 连接 器 ， 
ЕЯ ТЕ” 
电缆 气 闭 
S00056 2 
КИЕ ықы ХЕ “қ: 插头 和 插 ЕЕ 
500048 一 em 一 座 式 连接 器 ， 
a сше 
5 Пеон СИНИЕ ПЕРЕ 
е Саба дады 座 式 连接 髓 ， 
S00049 | 
Стани ) ЖЕ р 
ІН-ІН ТҮРА ч о- ЕА асаа 定向 连接 
电费 密封 
S00050 终端 (多 世 进入 线束 
电缆 ) 7 的 点 





2.8.2 基本 无 源 元 件 


基本 无 源 元 件 见 表 2-19。 


























2 常用 图 例 与 符号 “ 67. 





表 2-19 基本 无 源 元 件 
说 明 序号 图 形 符 号 说 明 


а 
чр 
үс 
起 
23 
«П 





电阻 器 ,一般 
符号 S00567 





S00555 ч 











500557 і Жаслан ы 可 调 电阻 器 нее 


500571 极 性 电容 器 














S00558 гар Ў 压 敏 电阻 器 











S00573 : ж ; 可 调 电容 器 
а Ў 带 滑动 触 点 КЕЧЕ" 


让 


的 电阻 噩 





S00559 
































азо 带 滑动 触 点 || 500575 . Е . 预 调 电容 器 
500560 Қате 和 断 开 位 置 的 le 


а= 电阻 器 











带 滑动 触 点 
的 电位 器 





S00561 S00577 差 动 电容 器 














带 滑动 触 点 








S00579 











S00563 


S00562 і 2: д 和 预 调 的 电位 











热 敏 极 性 电 
容器 











42... . ... . 500581 
500564 --. | . | --. 压 端 子 的 电阻 





S00565 | 19/5 碳 柱 电阻 器 


7 





压 敏 极 性 电 
容器 




















S00582 


























501411 





穿 心 电容 器 


S00566 | ПЕ 加 热 元 件 М5 Е ( 























工程 造价 常用 图 表 手 册 





说 明 


а 
«р 





500583 


线圈 ;绕组 ， 


一 般 符 号 S00602 





S00585 














对 电极 压 














带 磁 世 的 电 
感 咒 





500603 





500586 


磁 芯 有 间隙 
的 电感 器 





具有 电极 和 
连 线 的 驻 极 体 











S00587 


S00604 








Ада йо 
致 伸缩 延迟 线 








S00588 











S00589 


步 进 移动 触 
点 可 变 电 感 器 





500605 





500590 








500591 


具有 绕组 的 
МЕ Е ЙЕЗА 
线 
注 : 延 迟 线 以 
分 表示 法 示 
出 一 输入 ,两 输 
出 。 绕 组 从 上 
到 下 :输入 

具有 50,8 
延迟 的 中 间 输 


Ін 
пі 


























具有 100џѕ 
延迟 的 末端 输 


щі 
ТА 

















500592 


500606 


铁 氧 体 磁 珠 


同 轴 延迟 线 








S00600 





S00607 
两 电极 压 电 


晶体 





具有 压 电 传 
感 器 的 固体 材 
料 延迟 线 














500601 








三 电极 压 电 || 500608 


晶体 



















































































2 常用 图 例 与 符号 “69 
( 续 ) 
序号 图 形 符号 说 明 序号 图 形 符号 说 明 
人 ЕДІН ДЕ 
15% 
“Іні 50ksF (|ЕЯ8Ө00000|)000|)000,........ 
| ме. 775 示 出 两 个 输 , 
S00609 a уу 出 端 ,输出 信号 | | El Се i 
10005 分 别 延 迟 了 | 200612 仿真 延迟 线 
a A 50us 和 100,6 
| ss 
S00610 е ў 同 轴 延 迟 线 
А Алы mo аран 501405 М = е 压 电 效应 
ы-і 具有 压 电 传 
S00611 Hg 感 器 式 的 水 银 | | 
1 延迟 线 
2.8.3 电机 、 变 电 所 .启动 器 
电机 、 变 电 所 .启动 吉 见 表 2-20。 
表 2-20 电机 、 变 电 所 、 启 动 器 
序号 图 形 符号 说 明 序号 图 形 符号 说 明 










































































电机 ,一 般 符 
S00819 Б =з 
500844 器 ,一 般 符 号 
(形式 1) 
直线 电动 机 
S00820 БАЗ 
一 般 符 号 
三 绕组 变 压 
S00845 ж вре 
ЖӘЙ 7%; 
500821 аи (形式 2) 
一 般 符号 
аң Я НЛ Ж ят 
ХН 2 Ж || 500846 ВАЕ 
一 般 符 号 
500841 器 , 一 符 号 
(形式 1) 
Ж te Па 双 绕 组 变 压 || so0g48 电抗 絮 , 一 般 
S00842 ҚЫЛДЫ, сонда ыы 器 , 一 般 符 号 符号 








〈 形 式 2) 




















工程 造价 常用 图 表 手 册 
































( 续 ) 

序号 图 形 符号 说 明 序号 图 形 符号 说 明 

к : 直流 /直流 变 . : 静止 电能 发 
S00893 . . 500899 . с А 

з г 换 器 生 需 ,一 般 符 号 

5 А Г: 热源 ,一 般 符 
S00894 整流 器 S00900 = 

ЕБЕ ЫЕ 5 ЖҰМЫЛА et 简易 电压 指 
500896 . . 98 501843 . Н) . 示 器 (带电 指示 

. . . юж 0 Ч й) 

















2.8.4 开关 、 控 制 和 保护 器 件 


开关 、 控 人 








六 和 保护 噩 件 见 表 2-21, 


表 2-21 开关 、 控 制 和 保护 器 件 
















































































序号 图 形 符号 说 明 序号 图 形 符号 说 明 
а= РЕТ" 
ЗЕ 2. 先 合 后 断 的 
S00227 Te в со 500232 双向 转换 触 点 
-| шаманы (形式 1) 
515222 符号 
С: 先 合 后 断 的 
500229 ФИН (ЙІ) || 500233 Ж \ .. 双向 转换 触 点 
触 点 ЕШ (形式 2) 
ет 延 时 闭合 的 
ЗЕ 动 合 触 点 ( 当 带 
先 断 后 合 的 | 900243 i : 该 触 点 的 器 件 
S00230 т 
转换 触 点 eI 被 吸 合 时 ,此 触 
Soo, 点 延 时 闭合 ) 
САН 延 时 断 开 的 
Е 动 合 触 点 ( 当 带 
500231 Ее 中 间断 开 的 | 500244 = 该 触 点 的 器 件 
A 转换 触 点 dl 9 被 释放 时 ,此 触 
wp 点 延 时 断 开 ) 









































2 常用 图 例 与 符号 





ші 
чр 


说 В 


т 
«р 





500245 














延 时 断 
动 断 触 点 ( 
带 该 触 点 的 
件 被 吸 合 时 ， 
ІШ 点 ЛЕ Н 
) 


500285 








25 = ЗЕ К 

















带 自动 释放 
功能 的 接触 器 





S00246 





延 时 闭 


5) 
带 该 触 点 





件 被 释放 ы 
触 点 延 时 
合 ) 








шенін 














500253 











手动 操作 
关 , 一 般 符 号 





S00287 


断路 器 





500254 


自动 复位 的 || 500288 
F 动 按钮 开关 





隔离 开关 ; 隔 
ЕЕ 








500259 


500290 





隔离 开关 ; 负 























S00260 








荷 隔 离开 关 
带动 合 触 点 | | 
的 位 置 开 关 
带 自动 释放 
S00291 2: 功能 的 负荷 隔 


ж 
у 
ж 





# 
总 


断 触 点 
的 位 置 开 关 

















S00297 





S00270 





电动 机 启动 
器 ,一 般 符 号 

















多 位 开关 | ѕоозо2 





ні 
Ш 
аз 
Ш 


5) 





500284 











器 的 主动 合 触 | 500303 














АРН Ж 
器 的 启动 器 














工程 造价 常用 图 表 手 册 











































































































( 续 ) 
序号 图 形 符号 ИІ, ЕҢ 序号 图 形 符号 说 明 
қең: 带 可 控 硅 束 i 熔断 器 
S00304 ЕЯ ; 流 器 的 调节 - 启 ‖ 500362 ЕЕ 符号 
това 动 器 Я И" 
00305 般 符号 ;继电器 |‖ 500364 Е єт си 
ан, 9 НЕ аи 
500311 Е 500368 .. | : 熔断 站 
电器 线圈 И 将 电器 
| 缓慢 吸 合 继 | 、 г 5. 
500312 па 500369 NN шаш 
а К 式 隔离 器 
交流 继电器 Ке 熔断 器 负荷 
S00316 S00370 М 
线圈 А 关 组 合 电器 
热 继 电器 驱 Ат 
500325 动 器 件 S00373 И р 避雷 器 


2.9 


2.9.1 


1) 管道 类 别 应 以 汉语 拼音 字母 表示 ， 管 道 岁 例 宜 符合 对 








给 水 排水 工程 常用 图 例 


管道 与 管件 





表 2-22 











管道 图 例 





52-22 的 要 求 。 











序号 名 称 图 例 备注 
1 生活 给 水 管 J = 













































































































































































2 常用 图 例 与 符号 . 73 . 
(% 

序号 名 称 图 例 备注 

2 热 水 给 水 管 RJ Ee 

3 热 水 回 水 管 RH р 

4 中 水 给 水 管 ZJ 

5 循环 冷却 给 水 管 XJ же 

6 循环 冷却 回 水 管 XH КЕЙ 

7 热 媒 给 水 管 RM 到 

8 热 媒 回 水 管 RMH 

9 蒸汽 管 Z = 

10 凝结 水 管 N жез 

11 废水 管 F 可 与 中 水 原水 管 合 

12 压力 废水 管 YF == 

13 通气 管 Т - 

14 污水 管 уу ШЕ 

15 压力 污水 管 YW = 

16 雨水 管 Y 2 

17 压力 雨水 管 YY 2 

18 虹吸 雨水 管 HY Es 

19 КИ PZ 一 

20 保温 管 OA 也 可 用 文字 说 明 保温 范围 

21 热管 | 二 -二 二 一 一 一 一 一- 也 可 用 文字 说 明 保 温 范 转 

22 多 和 孔 管 一 不 个 个 一 Е 

х өне 二 = - 

24 防护 套 管 一 下 一 一 = 

ХІ,-1 х1 X 为 管道 类 别 
25 管道 立 管 үн 12% 
平面 系统 1 为 编号 

















工程 造价 常用 图 表 手 册 




















- 分 区 管道 用 角 标 方式 表示 。 














тй 
































ЕГА, 
2) 管道 附件 的 图 例 
表 2-23 管道 附件 














序号 名 称 图 例 
26 空调 凝结 水 管 KN 
27 排水 明 沟 坡 向 一 一 一 
28 排水 暗 沟 坡 向 一 一 一 


类 型 的 新 设 管线 细 一 级 的 线 型 表示 ， 并 加 斜 线 ,拆除 管线 则 加 叉 线 。 


2-23 的 要 求 。 







































































序号 名 称 图 例 
1 一 一 二 一 
2 方形 伸缩 器 二- Lr 
3 刚性 防水 套 管 -二 - 
4 柔性 防水 套 管 并 
5 波纹 管 一 一 一 一 

一 OH 一 -ІОО- 
6 可 曲 挠 橡胶 接头 

单 球 双 球 

7 管道 固定 支架 --Ж--- 
8 立 管 检查 
9 清扫 Б 


平面 系统 


































































































2 常用 图 例 与 符号 -75. 
( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
人 
10 通气 帆 == 
成 品 蘑菇 形 
YD- YD- 
11 雨水 斗 人 - 
平面 系统 
12 排水 漏斗 Y 
平面 系统 
多 一 ІІ 。 如 为 无 水 封 ， 地 漏 应 加 存 水 
13 ШІЛ ШІН 33 
平面 系统 Е 
Ш 0- 
14 方形 地 漏 2 
平面 系统 
15 ЕЛІ! ІІІ» ч Ш 
16 挡 墩 ў 2. 
17 减 压 孔 板 一 -一 一 Е 
18 Y 形 除 污 器 ES е 
—2— 
19 毛发 聚集 器 一 
平面 系统 
20 倒流 防止 器 --- - 
21 ік 三 































































































76. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
(% 
序号 名 称 图 例 备注 
22 真空 破坏 器 А = 
23 防虫 网 置 a 
24 金属 软 管 |ІІІ = 
3) 管道 连接 的 图 例 宜 符合 表 2-24 的 要 求 。 
表 2-24 管道 连接 
序号 名 称 图 例 备注 
1 法 兰 连接 = 
2 承 插 连 接 一 一 一 一 І 
3 活 接头 一 | 二 一 一 = 
4 СЕА 1 _ 
5 法 兰 堵 盖 一 | 
6 盲 板 1 - 
7 弯 折 管 © 9 
да 高 低 低 高 
高 
8 管道 丁字 上 接 1 二 
低 
高 
9 管道 丁字 下 接 == -- 
低 
10 管道 交叉 外 | 一 在 下 面 和 后 面 的 管道 应 断 
高 


4) 管件 的 图 合宜 符合 对 














52-25 的 要 求 。 

















表 2-25 管件 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 偏心 异 径 管 + 3 乙 字 管 De 
ЖЕГЕ. Есе уа 9 4 喇叭 一 《4 1 













































































































































































2 常用 图 例 与 符号 477: 
续 ) 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
5 转动 接头 --о-- 10 TY 三 通 ШЕ 
У 5 形 存 水 过 іл 11 斜 三 通 “ 
12 正四 通 十 
7 P 形 存 水 弯 | | БИК 
13 斜 四 通 -- 
8 90° 385 3 区 
УХ 4 же 
г Еж | 14 浴盆 排水 管 2 і | 
2.9.2 ГЈ 
阀门 的 图 例 宜 符合 表 2-26 的 要 求 。 
表 2-26 阀门 
序号 名 称 图 例 备注 |5 名 称 图 例 备注 
1 Інің --іж- 一 9 | ар 下 = - 
2 Жк | 一 10 电动 蝶阀 ше 
з | 三 通 阅 ЕЕ 706 一 | 11 | төшің 2 
4 рузй і 一 党 一 - 12 | 气动 蝶阀 三 
左 侧 
5 截止 阀 > | - 13 减 压 阀 ----Г- |0 ж 
端 
6 | ан 一 -一 一 | 14 | жя < 一 一 
平面 系统 
7 电动 闸阀 0 = 15 底 阀 5 5 
平面 系统 
8 | ЖӨНІН 3, ~ |046 2 ---іж- - 





















































































































































































































































-78. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
续 ) 
序号 | 名称 图 例 备注 | 序号 | 名 称 图 例 备注 
Я 人 左 侧 
17 | нин | 一 NI | || ов (жазан А 名 Аб 
2 
18 | НЕ ІНІҢ - 29 а РЕ 
ЕКЫ — 安全 阅 Их 
т Үн р НЕ рд ы 
9 лини! 一 一 KK- 一 一 30 | 自动 排 气 六 2 = 
平面 系统 
20 电动 隔膜 内 一 | Ф 
31 | тый O | 
хр % 
21 |а о 09 МҸ = ышы ді 
ә нш ог) - 
22 | 压力 调节 阀 24 一 ЖІ |М ШЕ 系统 
23 шін М __ га ЖЕНУ А Й) ң 加 
Т 
24 ЛЕА 8 -іт-- == 
34 = 
ТЕ 
25 |на ор | 一 
35 | 吸水 喇叭 ! = 
а нис ЖаН 一 үй) 系统 
27 | Е 254 一 | 36 | яжш 一 一 
2.9.3 给 水 配件 
给 水 配件 的 图 例 宜 符合 表 2-27 的 要 求 。 
表 2-27 给 水 配件 
序号 | яж ЕШ 序号 | яж 图 例 
: ай 二 二 = не 2 | 酒水 〈 栓 ) I 
平面 系统 жж 
2 | 皮带 水 中 кетін 去 4 | жк 1 由 
平面 系统 























2 常用 图 例 与 符号 .79. 





序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 





5 肘 式 水 嘴 8 旋转 水 嘴 























Қы: ШЕШ 
关 水 中 混合 水 路 
4) ІІ 
7 | 混合 水 路 10 
混合 水 嘴 火 РН _ 
2.9.4 消防 设施 


消防 设施 的 图 例 宜 符合 表 2-28 的 要 求 。 
表 2-28 消防 设施 































































































序号 名 称 图 例 备注 
1 消火栓 给 水 管 -------- хн 一 
2 自动 喷 水 灭 火 给 水 管 一 一 7ZP 一 一 二 
3 雨 淋 灭火 给 水 管 ------УІ---- — 
4 水 幕 灭火 给 水 管 ------5М жер 
5 水 炮 灭火 给 水 管 ------5Р----- Бет 
6 室外 消火栓 -626-- ер 
2 室内 消火栓 са (д шыт 
( ) 平面 系统 
室内 消火栓 《4 Е 
(жп) 平面 ” 系统 











9 水 泵 接合 器 -< 2 

















ЕТЕ Ет ТЕ 
10 == 

















( 开 式 ) 
平面 ”系统 
自动 叶 酒 头 Т і 
5 下 喷 
( 闭 式 ) 


平面 系统 














工程 造价 常用 图 表 手 册 
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25 
ы СВ 图 例 Е 
ШЕЛЛ! 
Е -о- 个 Е 
І 平面 系统 
ДЕЕ 一 (的 -一 1 | 
13 ШЕ 
( 闭 式 ) 
平面 系统 
18 侧 墙 式 自动 喷 酒 站 7 | 
平面 系统 
-.-уү 
15 水 喷雾 喷头 р 
16 直立 型 水 幕 喷头 一 CD 一 4. - 
平面 Ж 
一 一 
17 下 垂 型 水 幕 喷头 “5, | 
平面 系统 
10 干 式 报警 阀 О Т) - 
平面 系统 
19 湿式 报警 阀 а й 
平面 系统 
20 预 作 用 报警 阀 六 
平面 系统 
21 СТ" © | К 
平面 系统 






















































































2 常用 图 例 与 符号 . 81 
( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
22 信号 闸阀 = зыр 三 
23 信号 蝶阀 | = 
24 消防 炮 6/ Е Ж 
平面 яй 
25 水 流 指示 器 —(01)— 加 
26 水 力 警 锥 Е. е 
27 未 端 坛 水 装置 © - 
平面 系统 
28 手提 式 灭火 器 = 
29 推 车 式 灭 火器 A = 
Ш: 1. 分 区 管道 用 加 注 角 标 方式 表示 。 
2. 建筑 灭火 器 的 设计 图 例 可 按照 现行 国家 标准 《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》 (СВ 50140 一 2005) 的 规定 确定 。 





2.9.5 卫生 设备 及 水 池 














卫生 设备 及 水 池 的 网 例 宜 符合 对 











5229Ж, 














表 2-29 卫生 设备 及 水 池 
序号 | яж 图 例 备注 | 序号 | жж 图 例 备注 
кей 
2 | 台式 洗脸 人 Ср ЕЗБЕ 5 
洗涤 盆 
а. - | 6 |нояжа 回话 аб 
























































282. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
序号 | яж 图 例 备注 ‖ 序号 | ж 图 例 备注 
е -一 [2 一 | 12 тн = 
жә == 
9 污水 池 = 14 | 坐 式 大 便器 == 
10 | 妇女 净 身 人 9 таш, | 0) Е 
<> 


> 





























主 : 卫生 设备 图 例 也 可 以 建筑 专业 资料 图 为 准 。 















































2.9.6 小 型 给 水 排水 构筑 物 
小 型 给 水 排水 构筑 物 的 图 例 宜 符 合 表 2-30 的 要 求 。 
表 2-30 小 型 给 水 排水 构筑 物 

序号 名 称 图 例 备注 
HC 

1 矩形 化 妆 池 = о | HC эрезе 
ҮС 

2 隔 油 池 =4[ YC 为 隔 油 池 代号 
CC 

3 沉淀 池 о | | CC 为 沉淀 池 代 号 
JC 

4 降温 池 = JC 为 降温 池 代 号 
ZC 

5 中 和 池 一 | 上 一 ZC 为 中 和 池 代 号 

6 雨水 口 〈 单 算 ) ГЕ 一 


























2 常用 图 例 与 符号 




























































































( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备注 
7 雨水 口 ( 双 算 ) ГЕ а == 
Ј-х х Ј- хх 
М-хх М-хх 
8 阀门 井 及 检查 井 以 代号 区 别管 道 
ү-х х ү- хх 
9 水 封 间 Ф > 
10 路 水 井 Ә 一 
11 水 表 井 Ес- - 
2.9.7 给 水 排水 设备 
给 水 排水 设备 的 图 例 宜 符合 表 2-31 的 要 求 。 
表 2-31 给 水 排水 设备 
序号 | ”名 称 图 例 备注 | 序号 | ЖЖ 图 例 备注 
LM Өзі а ее ы 
1 | Ка - 热 交 换 器 
平面 系统 
， | 立 式 容积 
热 交 换 器 
2 立 式 水 和 泵 ЕЕ Э 快速 管 式 Тс 
热 交 换 器 
平面 系统 
交换 器 
з | тж ІҢ АЕ 
| жа | С > 
4 | жия ІР 一 
5-25 小 三 
ШЕТТЕ еге 角 为 进 
5 管道 泵 рә - 水 端 





























- 84. 工程 造价 常用 图 表 手 册 





















































































































































( 续 ) 
序号 | ”名 称 图 例 备注 | 序号 | жж 图 例 备注 
12 | т --4-- 一 | 14 | 搅拌 器 а Е - 

紫外 线 i 
13 | 水 锤 消除 器 = 15 е: 
шаны 消毒 器 
2.9.8 给 水 排水 专业 所 用 仪表 
给 水 排水 专业 所 用 仪表 的 图 例 宜 符合 表 2-32 的 要 求 。 
表 2-32 仪表 
序号 | ”名 称 图 例 备注 | 序号 | жж 图 例 备注 
1 | шен | |||) si 5 
2 | клж Ф = 
9 | 温度 传感器 
。 | 自动 记录 2 Е 
压力 表 
10 | 压力 传感器 ГР | 
4 | 压力 控制 器 г - 
11 | pH 传感器 
5 水 表 OO 一 
12 | 酸 传感器 
动 记录 pe 
6 222, 
流量 表 
13 | 碱 传感器 
7 “| 转子 流量 计 О і - 
14 | 余 毛 传感器 
平面 ад 
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常用 图 例 与 符号 
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2.10 暖 通 空调 工程 常用 图 例 























































































































































































































2.10.1 水 、 汽 管道 
1) 水 、 汽 管道 可 用 线 型 区 分 ， 也 可 用 代号 区 分 。 水 、 汽 管道 代号 宜 按 表 2-33 采用 。 
表 2-33 水 、 汽 管道 代号 
序号 代号 管道 名 称 备 注 
1 RG 采暖 热 水 供水 管 可 附加 1、2、3 等 表示 一 个 代号 、 不 同 参 数 的 多 种 管道 
2 RH 采暖 热 水 回 水 管 可 通过 实践 、 虚 线 表 示 供 、 回 关系 ， 省 略 字母 G、H 
3 LG 空调 冷水 供水 管 = 
4 ІН 空调 冷水 回 水 管 
5 КЕС 空调 热 水 供 水 管 = 
6 КЕН 空调 热 水 回 水 管 = 
7 LRG 空调 冷 、 热 水 供水 管 = 
8 LRH 空调 冷 、 热 水 回 水 管 - 
9 LQG 冷却 水 供水 管 
10 LQH 冷却 水 回 水 管 == 
11 п 空调 冷凝 水 管 - 
12 PZ 膨胀 水 管 
13 BS 补水 管 
14 X 循环 管 ЕЕ 
15 ІМ 冷媒 管 әні 
16 YG 乙 二 醇 供水 管 р 
17 ҮН 乙 二 醇 回 水 管 = 
18 BG 冰 水 供水 管 = 
19 BH 冰 水 回 水 管 = 
20 ZG 过 热 蒸汽 管 = 
21 ZB 饱和 蒸汽 管 可 附加 1、2、3 等 表示 一 个 代号 、 不 同 参数 的 多 种 管 
22 Z2 二 次 落 汽 管 
23 N 凝结 水 管 
24 J 给 水 管 学 
25 SR 软化 水 管 一 
26 СҮ 除 氧 水 管 Е 
27 сс 锅炉 进 水 管 一 
28 JY 加 药 管 - 
29 YS 盐 溶液 管 Е 
30 ХІ 连续 排污 管 


































































































ыда 工程 造价 常用 图 表 手 册 
序号 代号 管道 名 称 
2 定期 排污 管 
32 XS Ше 
22 YS ЖЖ Он) 管 
ы RG 一 次 热 水 供 水 
КІН 一 次 热 水 回 水 管 
30 F 放空 管 
24 РАО Еа 
Е 01 柴油 供 油管 
Е. 02 柴油 回 油管 
ы 021 重油 供 油管 
71 072 重油 回 油管 
22 OP 排 油管 
2) 水 、 汽 管道 阁 门 和 附件 的 图 例 宣 按 表 2-34 采用 。 



















































































表 2-34 水 、 汽 管道 阀门 和 附件 图 例 
序号 名 称 图 例 
1 截止 阀 -жЖЕ- 
2 нік 一 -一 
3 球阀 --бх 
4 Н —ж+— 
5 快 开阔 一 > -- 
6 ін 一 四 一 上 -一 一 一 一 
7 бЭ ве 
) 10118 —171— —64— 
9 浮 球 阅 Cr 
10 =) і 一 一 区 一 
11 жәні —29— 
12 ЛЕСНЕ ——081— 
13 жәен —81— 
14 ЕА 0 


























2 常用 图 例 与 符号 



































































































































序号 名 称 图 й 
15 жа. мі К 

16 ЗІМ —1ж+— 

17 调节 止 回 关 断 交 一 一 жж 
18 а Е 
19 排 入 大 气 或 室外 р 

20 92418 Ж-- 

21 жің 局 

22 кім М 

23 漏斗 о YY 
24 шін G@ 一 了 
25 明 沟 排水 а= = 

26 ар 1-23; -----О 

27 句 下 弯 头 Су 

28 法 兰 封 头 或 管 圭 一 

29 上 出 三 通 ЕЕ) 
30 下 出 三 通 о 

31 变 径 管 ---р»-- 
32 活 接头 或 法 兰 连接 一 | 
33 固定 支架 一 一 六 
34 导向 支架 --- 

35 活动 支架 一 一 一 一 一 一 
36 金属 软 管 一 一 一 个 个 和 全 一 一 
37 可 届 挠 橡胶 软 接头 一 一 的 六 一 
38 Y 形 过 滤器 = 


















































































































































. 88 . 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
序号 名 称 图 й 备 注 

39 КЎ 一 一 一 一 一 一 = 
40 жін 一 [一 一 左 高 右 低 
41 | 直通 型 (或 反 冲 型 ) 除 污 器 = 三 
42 除 垢 仪 ГЕТ =: 
43 补偿 器 一 -中 上 -一 一 一 
44 和 矩形 补偿 器 Г] 一 
45 套 管 补 偿 器 一 上 一 一 一 = 
46 波纹 管 补偿 器 ---<-- - 
47 弧 形 补偿 器 了 2: 
48 球形 补偿 器 —0— Ж 
49 华 热管 一 一 一 
50 保护 套 管 ——Е—— - 
51 爆破 膜 一身 一 
= ТІ 一 一 图 х 
53 节 流 孔 板 ЕА Я -IF = 
54 快速 接头 一 | |- 一 сы 

在 管道 断 开 处 时 ,流向 符号 宜 
55 介质 流向 一 ~ 或 一 > 标注 在 管道 中 心 线 上 ,其 余 可 同 

管 径 标注 位 置 

坡度 数值 不 宜 与 管道 起 、. 止 点 

56 坡度 及 坡 向 000 或 -iji=0003 标高 同时 标注 。 标 注 位 置 同 管 径 
标注 位 置 
2.10.2 风 道 
1) 风 道 代号 宜 按 表 2-35 采用 。 
#235 风 道 代号 
序 号 代 号 管道 名 称 备 注 
1 SF 送 风 管 = 














2 常用 图 例 与 符号 


























































































































序 号 号 管道 名 称 备 Ж 
НЕ 回 风 管 一 、 二 次 回 风 可 附加 1、2 
PF 排 风 管 = 
XF 新 风 管 ж 
РҮ 消防 排 烟 风 管 二 
7Х 加 压 送 风 管 ж 
7 РҮ 排 风 排 烟 风 管 
8 XB 消防 补 风 风 管 人 
9 S(B) 送 风 兼 消防 补 风 风 管 = 
2) 风 道 \ 阀 门 及 附件 的 图 例 宜 按 表 2-36 和 表 2-37 Н. 

















表 2-36 风 道 .阀门 及 附件 图 例 


号 名 Ж 图 例 а Е 


































































































КЕ 宽 x 高 (mm) 
2 ШІ 由 直径 (mm ) 

sen пи -п 
ати RD 一 日 - 

ХИ ЕНЕ - 

风 管 下 降 播 手 林 一 
天 圆 地方 ЕС: 左 接 矩形 风 管 , 右 接 圆 形 风 管 
软 风 管 个 人 人 人 人 人 ~ 人 ~ = 

С 














10 |н ДЕ - 
жұн 

















工程 造价 常用 图 表 手 册 







































































































































































( 续 ) 
序号 名 ж 图 ж 备注 
13 ен | 121 一 
14 风 管 软 接头 ГА 一 性 一 一 
15 | 对 开 多 叶 调节 风 阅 —}— - 
16 жің СИ. --- 5 
17 插 板 闪 Е 4} Е 
18 止 回 风 阅 ƏК 一 二 -一 = 
DPV 
19 яж ГІ: 二 2 = 
20 БӨЛІСЕДІ жа КЕ Е 
жжж же 
Ы 防 烟 .防火 阅 | ШІ 1 СТРА 
22 方形 风 ры 9 
23 жард = 
24 ЖР 22 7 
2% 侧面 НАЕ 2 
27 ЕШ NE == | 
28 检修 站 - 
左 为 通用 表示 法 ,中 表示 送 风 , 右 表 
29 气流 方向 рсн ае 
示 回 风 
30 жата 防 排 烟 























2 常用 图 例 与 符号 01.7 
















































































































































































































































































































































































































































































(28) 
序号 名 Ж 图 例 备 注 
31 Вг 4- 一 : 
表 2-37 风口 和 附件 代号 

序号 代号 图 例 备 注 
1 AV 单 层 格 机 风口 ,叶片 垂直 = 

2 AH 单 层 格 机 风口 ,叶片 水 平 二 

3 BV 双 层 格 栅 风 口 ,前 组 叶片 垂直 - 

4 BH 双 层 格 栅 风 口 ,前 组 叶片 水 平 — 

5 Ол 矩形 散 流 器 , * 为 出 风 面 数量 一 

6 DF 列 形 平面 散 流 器 一 

7 DS А п Д СИЕ 二 

8 DP Е СЕ БЕ 

9 рх“ 圆 形 斜 片 散 流 器 , % 为 出 风 面 数量 a 

10 DH 加 环形 散 流 器 

11 E ЖЕК, * 为 条 缝 数 = 

12 Е“ 细 叶 形 斜 出 风 散 流 器 , * 为 出 风 面 数量 == 

13 ЕН ГОЈАН [А = 

14 с 扁 叶 形 直 出 风 散 流 器 Е 

15 H 百叶 回 风 一 

16 HH ПЖӘЕНІҢІН Ж == 

17 Ј 喷 == 

18 SD 旋 流 反 Т: 

19 К 蛋 格 形 风 

20 KH ПОР ЖАН Ж - 

21 L 花 板 回 风 ЕЕ 

22 СВ БЕЗЕ = 

23 N 防 结 露 送 风 冠 于 所 用 类 型 风口 代号 前 
24 T Л йа 22 冠 于 所 用 类 型 风口 代号 前 
25 ү 防 雨 百叶 En 

26 B 带 风 口 风 箱 == 

27 р ТӘЙ = 

28 Е 带 过 滤 网 = 




















2.10.3 上 暖 通 空调 设备 
暖 通 空调 设备 的 图 例 宜 按 表 2-38 采用 。 








工程 造价 常用 图 表 手 册 





表 2-38 МЕЗІ ЕРІ 





































































































序号 名 ж 图 例 备注 

2 散热 器 及 温 控 阅 一 一 - 

3 轴 流 风机 一 中- 2, 

4 轴 ( 混 ) 流 式 管道 风机 ЕЕЕ 6 - Ж 

5 离心 式 管道 风机 -eT ІСІ с 

6 吊顶 式 排 气 遍 РЕ = 

7 жж 一 (一 一 8 

8 жн Se Е 

9 变 风量 未 端 ТЕ 4 | 5 
让 ЛИ а 
п 空气 过 滤器 ВЕЕ МЕЕРИ о ВОН 
12 挡 水 板 % ы 

13 加 湿 器 国 = 

14 电 加 热 器 中 本 ЕЕ 

15 板式 换 热 器 一 全 = 

16 ЕТ ге = 

17 ГЕТЕ г кы 

18 ЗСЗ БҸ Е 


















































2 常用 图 例 与 符号 93 . 
( 续 ) 
序号 名 Ж а и 备注 
19 ШЕЛІ "| = 
20 寡 式 空调 器 Ел — 
4 分 体 空调 器 室内 机 室外 机 
а 

29 射流 诱导 风机 Сој] м == 
23 减 振 器 OO 人 左 为 平面 图 画 法 , 右 为 剖面 图 画 法 








2.10.4 ”调控 装置 及 仪表 


































































































调控 装置 及 仪表 的 图 例 宜 按 表 2-39 采用 。 
表 2-39 调控 装置 及 仪表 图 例 
序号 | әк | нон [5] ак | 网 例 
1 温度 传感器 11 压力 表 о 
2 湿度 传感器 ЕМ 
12 流量 计 a 
3 压力 传感器 | | 
ЕМ 
13 能 量 计 
4 压 差 传感器 
Ее 14 弹 往 执行 机 构 
| 和 
6 烟 感 器 15 | 重力 执行 机 构 0 
7 流量 开关 16 ша [4 
电磁 ( 双 位 ) 
ШӨП 17 
8 控制 器 执行 机 构 Х 
吸 顶 式 温 电动 ( 双 位 ) 
18 
? 度 感应 器 Сіз 执行 机 构 国 
电动 (调节 ) 
度 j 19 
| | 执行 机 构 О 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 ж 
20 | 气动 执行 机 构 р 23 | жани ро 
21 | 浮力 执行 机 构 o- 一 24 | 模拟 输入 量 AT 
22 | 数字 输入 量 DI 25 | 模拟 输出 量 ло 




















宇 :各 种 执行 机 构 可 与 风 阀 .水 阀 组 合 表示 相应 功能 的 控制 阀门 。 
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3.1 基础 


1. 条 形 基础 

(1) ЖМА 

砖 条 形 基础 一 般 由 垫 层 、 大 放 脚 和 基础 墙 三 部 分 组 成 。 大 放 脚 的 做 法 有 间隔 式 和 等 高 式 
两 种 (图 3-1)。 垫 层 厚度 应 根据 上 部 结构 的 丛 载 和 地 基 承 载 力 的 大 小 等 来 确定 ， 一般 不 小 
于 100mm。 砖 的 强度 等 级 不 低 于 MU10， 砂 浆 应 为 强度 等 级 不 低 于 M5 的 水 泥 砂浆 。 砖 基础 
取材 容易 、 价 格 较 低 、 施 工 方便 ， 但 其 强度 、 耐 入 性 、 抗 冻 性 均 较 差 ， 多 用 于 地 基 条 件 好 、 
地 下 水 位 低 、 非 严寒 地 区 的 5 层 以 下 砖 混 结构 房屋 。 





















































图 3-1 砖 基础 
а) 间隔 式 b) 等 高 式 

(2) 毛 石 基础 

毛 石 基础 是 用 毛 石和 水 泥 砂 浆 砌 筑 而 成 ， 其 剖面 形状 多 为 阶梯 形 。 为 保证 砌 筑 质 量 并 便 
于 施工 ， 基 础 顶 面 每 边 要 比 基 础 墙 宽 出 100mm 以 上 ， 基 础 墙 的 宽度 和 每 个 台阶 的 高 度 不 宜 
小 于 400mm ， 每 个 台阶 伸 出 的 宽度 不 宜 大 于 200mm (图 3-2 ) 。 毛 石 基础 宜 用 于 地 下 水 位 较 
高 ， 冻 结 深度 较 大 的 低层 和 多 层 民 用 建筑 ,不 宜 用 于 有 振动 的 房屋 。 

(3) 混凝土 基础 

混凝土 基础 是 用 不 低 于 C15 的 混凝土 浇 的 而 成 ， 其 剖面 形式 和 斥 才 除 满足 刚性 角 
(459) 之 外 ,不 受 材料 规格 限制 ， 其 基本 形式 有 阶梯 形 和 锥 形 (图 3-3)。 为 节省 水 
泥 ， 可 在 混凝土 中 加 入 适量 粒 径 不 超过 300mm ， 而 且 不 大 于 每 个 台阶 宽度 或 高 度 的 1/3 
的 毛 石 ， 构 成 毛 石 混凝土 基础 。 毛 石 的 摊 量 一 般 为 总 体积 的 20% ~30% ， 且 应 均匀 分 
布 。 
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混凝土 基础 具有 坚固 、 耐 入、 耐水 、 
刚性 角 大 等 特点 ， 多 用 于 地 下 水 位 较 高 
或 有 冰冻 作用 的 建筑 。 

(4) 钢筋 混凝土 基础 

钢筋 混凝土 基础 因 配 有 钢筋 ， 可 以 








图 





32 毛 石 基础 











做 得 宽 而 薄 ， 其 
(图 3-4)。 当 房屋 为 骨架 承重 或 内 骨架 承 
重 , 且 地 基 条 件 较 差 时 ， 为 提高 建筑 物 
的 整体 性 ， 避 免 各 承重 柱 产 生 不 均匀 沉 
降 ， 通 常 将 柱 下 基础 沿 纵横 方向 连接 起 


来 ,形成 柱 下 条 形 基础 (图 3-5) 或 十 字 




















П] та 2 ФАУНЖ 









































图 3-3 混凝土 基础 























交叉 的 井 格 基础 (图 3-6)。 


基础 





形式 。 当 村 





柱 





3-5 柱 下 条 形 基础 
钢筋 混凝土 基础 中 混凝土 的 强度 等 级 不 宜 低 于 C20。 受 力 钢筋 应 通过 计算 确定 ， 但 钢筋 
直径 不 宜 小 于 10mm， 间 距 不 宜 大 于 200mm， 条 形 基 础 的 受 力 筋 仅 放置 在 平行 于 槽 宽 的 方 
和 癌 。 受 力 筋 的 保护 层 厚度 ， 有 垫 层 时 不 宜 小 于 35mm， 无 执 层 时 不 宜 小 于 70mm， 垫 层 一 般 
采用 C10 的 素 混 凝 土 ， 厚 度 为 70 ~ 100mm。 
2. 独立 基础 
当 建 筑 物 上 部 结构 为 框架 、 排 架 时 ， 基 础 常 采用 痢 


Е йі 














出 构件 时 ， 基 础 浇筑 成 杯 形 ， 然 后 将 村 


70~100| | 4=200 














图 3-6 井 格 基础 














hh 立 基础 。 独 立 基 础 是 柱 下 基础 的 基本 








ЕР Л, ЈЕНЕ ЕНА, ЯУ 


杯 形 基础 。 独 立 基础 常用 的 断面 形式 有 阶梯 形 、 锥 形 А, ШІ 3-7 所 示 。 
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So 


图 3-7 独立 基础 
а) 阶梯 形 b) 锥 形 с) ЖЖ 
当地 基 杯 载 力 较 弱 或 基础 埋 深 较 大 时 ， 墙 承重 建筑 为 了 节省 基础 材料 ， 减 少 土石 方 工程 
量 ， 也 可 以 采用 墙 下 独立 基础 ， 此 时 应 在 基础 上 设置 基础 粱 以 文 承 墙 喘 。 


里 ， 

3. ЖА ЫШ 
当 建 筑 物 上 部 荷载 较 大 ， 或 地 基 土 质 很 差 ， 承 载 能 力 小 ， 采 用 独立 基础 或 井 格 基础 不 能 
满足 要 求 时 ， 可 采用 徐 片 基础 。 徐 片 基础 在 构造 上 像 倒 置 的 钢筋 混凝土 楼 盖 ， 分 为 板式 和 梁 


板式 两 种 ， 如 图 3-8a) 、b) Жж. 





с) 






























































墙 





基础 


a) 





с) 








图 3-8 ДЕЛА ЗІН 
а) 板式 b) 梁 板 式 с) 箱 形 

4. 箱 形 基础 
箱 形 基础 是 一 种 刚度 很 大 的 整体 基础 ， 它 是 由 钢筋 混凝土 顶板 、 底 板 和 纵 、 横 墙 组 成 
的 ， 如 图 3-8с) 所 示 。 若 在 纵 、 横 内 墙 上 开门 洞 ， 则 可 做 成 地 下 室 。 箱 形 基 础 的 整体 空间 
刚度 大 ， 能 有 效 地 调整 基底 压力 ， 量 埋 深 大 ,稳定 性 和 抗震 性 好 ， 常 用 做 高 层 或 超 高 层 建 筑 
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的 基础 。 

5. 桩 基础 

当 建 筑 物 的 荷载 较 大 ， 而 地 基 的 
弱 土 层 较 厚 ， 地 基 承 载 力 不 能 达到 要 
Ж, 采取 其 他 措施 又 不 经 济 时 ， 可 采 
用 桩 基础 。 桩 基础 由 承 台 和 桩 柱 组 成 
(图 3-9)。 承 台 是 在 桩 项 现 浇 的 钢筋 
混凝土 梁 或 板 ， 如 上 部 结构 是 砖 墙 时 
为 承 台 梁 ， 上 部 结构 是 钢筋 混凝土 柱 
时 为 承 台 板 ， 承 台 的 厚度 一 般 不 小 于 
























































300mm， 由 结构 计算 确定 ， 桩 顶 骨 入 8) b) 
承 台 不 小 于 50mm。 桩 柱 有 木 桩 、 钢 83-9 ӨЗЕНІ 
桩 、 钢 筋 混凝土 桩 等 ， 我 国 采 用 最 广 а) 墙 下 桩 基础 b) 柱 下 桩 基础 


泛 的 为 钢筋 混凝土 桩 。 
3.2 ”楼板 与 楼 地 面 


1. 楼 板 的 类 型 
楼 板 按 其 材料 不 同 ， 主 要 包括 木 楼 板 、 砖 拱 楼 板 、 钢 筋 混凝土 楼 板 等 (图 3-10) 。 




















с) 


图 3-10 ”楼板 的 类 型 
а) 木 楼 板 b) 砖 拱 楼 板 с) 钢筋 混凝土 楼 板 
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(1) 木 楼 板 

木 楼 板 是 在 木 搁 机 之 间 设 置 剪刀 撑 ,形成 有 足够 整体 性 和 稳定 性 的 骨架 ， 并 在 木 搁 栅 上 
下 铺 钉 木板 所 形成 的 楼 板 。 这 种 楼 板 构 造 简 单 ， 自 重 轻 ， 导 热 系数 小 ， 但 耐久 性 和 耐火 性 较 
差 ， 耗费 木材 量 大 ， 目 前 已 很 少 采 用 。 

(2) РИЯ 

те ОРЫ ЛЕ СЕ ЖЕ ЕР ІН ЕЛУ, 然后 在 钢筋 混凝土 小 梁 之 间 用 砖 砌 成 拱 
形 结 构 所 形成 的 楼 板 。 这 种 楼 板 节 省 木材 、 钢 筋 和 水 泥 ， 造 价 低 ， 但 承载 能 力 和 抗震 能 力 较 
差 ， 结 构 层 所 占 的 空间 大 ， 顶 棚 不 平整 ， 施 工 较 烦 珊 ， 因 此 现在 已 基本 不 用 。 

(3) 钢筋 混凝土 楼 板 

钢筋 混凝土 楼 板 强度 高 、 刚 度 大 、 耐 久 性 和 耐火 性 好 ， 具 有 和 良好 的 可 塑性 ， 而 且 便于 工 
业 化 的 生产 ， 是 目前 应 用 最 广泛 的 楼 板 类 型 。 

2. 钢筋 混凝土 楼 板 

(1) 现 效 式 钢筋 混凝土 楼 板 

现 浇 式 钢筋 混凝土 楼 板 是 在 施工 现场 通过 支 模 、 绑 扎 钢 筋 、 浇 筑 混 凝 土 及 养护 等 工序 所 
形成 的 楼 板 。 这 种 楼 板 优点 是 能 够 自由 成 型 、 整 体 性 强 、 抗 震 性 能 好 ， 但 模板 用 量 大 、 工 序 
多 、 工 期 长 、 工 人 劳动 强度 大 ， 并 施工 受 季 闻 影 响 较 大 。 

(2) 预制 装配 式 钢 筋 混凝土 楼 板 

预制 装配 式 钢筋 混凝土 楼 板 是 指 将 钢筋 混凝土 楼 板 在 预制 三 或 者 施工 现场 进行 预先 制 
作 ， 施 工时 运输 安装 而 成 的 楼 板 。 

1) 预制 板 的 类 型 。 预 制 装 配 式 钢筋 混凝土 楼 板 按 构 造形 式 分 为 三 种 : 实心 平板 、 槽 形 
板 、 空 心 板 。 

Ф ”实心 平板 上 下 板 面 平整 ， 跨度 通 常 不 超过 2. 4m， 厚 度 约 为 60 ~ 100mm， 宽 度 为 
600 ~ 1000mm， 由 于 板 的 厚度 小 ， 隔 声效 果 差 ， 所 以 一 般 不 用 作 使 用 房间 的 楼 板 ， 大 多 用 作 
楼 梯 平 台 、 走 道 板 、 搁 板 、 阳 台 栏 板 、 管 沟 盖 板 等 。 

(0) 模 形 板 是 一 种 粱 板 合 一 的 构件 ， 在 板 的 两 侧 设 有 小 梁 〈 又 叫 肋 ) ， 构 成 槽 形 断 面 ， 
故 称 之 为 槽 形 板 。 当 板 肋 位 于 板 的 下 面 时 ， 槽 口 向 下 ， 结 构 合 理 ， 为 正 梭 板 ; 当 板 肋 位 于 板 
的 上 面 时 ， 槽 口 向 上 ， 为 反 模 板 。 

槽 形 板 的 跨度 为 3 ~7.2m， 板 宽 为 600 ~ 1200mm， 板 肋 高 通常 为 130 ~300mm。 由 于 板 
肋 形 成 了 板 的 支点 ， 板 路 减 小 ， 因 此 板 厚 较 小 ， 只 有 25 ~ 35mm 。 为 增加 槽 形 板 的 刚度 和 便 
于 搁置 ， 板 的 端 部 需 设 端 肋 与 纵 肋 相连 。 当 板 的 长 度 超过 6m 时 ， 需 要 沿 着 板 长 每 隔 1000 ~ 
1500mm 增设 横 肋 。 

槽 形 板 优点 是 自重 轻 、 节 省 材料 、 造 价 低 、 便 于 开 孔 留 洞 。 但 正 槽 板 的 板 底 不 平整 、 隔 
声效 果 差 ， 通 常用 于 对 观瞻 要 求 不 高 或 做 甚 钙 顶棚 的 房间 ; 而 反 权 板 的 受 力 与 经 济 性 不 如 正 
模板 ,但 是 板 底 平 整 ， 朝 上 的 槽 口内 可 填充 轻 质 材料 ， 以 提高 楼 板 的 保温 隔 热 效果 。 

0 ”空心 板 是 将 平板 沿 纵向 抽 孔 ， 将 多 余 的 材料 去 掉 ， 形 成 中 空 的 一 种 钢筋 混凝土 楼 
板 。 板 中 孔洞 的 形状 有 方 筷 、 椭 圆 孔 和 圆 孔 等 ， 因 为 圆 孔 板 构造 合理 ,制作 方便 ， 因 此 得 到 
应 用 广泛 ， 如 图 3-11a) 所 示 。 侧 缝 的 形式 与 生产 预制 板 的 侧 模 有 关 ， 一般 分 为 V 形 颖 、U 
ЖЕП Ж -- Ж, ШІК 3-11b) 所 示 。 

2) 预制 板 的 安装 。 空 心 板 安装 前 ,为 提高 板 端 的 承 压 能 力 ， 避 免 灌 缝 材料 进入 孔洞 
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圆 孔 或 方 孔 





图 3-11 空心 板 


内 ， 应 用 混凝土 或 砖 填塞 端 部 孔洞 。 








对 预制 板 进行 结构 布置 时 ， 应 当 根 据 房间 的 了 








FF 面 尺寸 ， 并 结合 所 选 板 的 规格 来 定 。 当 房 


间 的 平面 尺寸 较 小 时 ， 可 以 采用 板式 结构 ， 即 将 预制 板 直 接 搁置 在 墙 上 ， 由 墙 来 承受 板 传 来 
的 奏 载 ， 如 图 3-12 (а) 所 示 。 当 房间 的 开间 、 进 深 尺寸 都 较 大 时 ,需要 先 在 墙 上 搁置 梁 ， 
由 梁 来 支承 楼 板 ， 这 种 楼 板 的 布置 方式 为 梁 板 式 结构 ， 如 图 3-12 (Ь) 所 示 。 





预制 板 安装 时 ， 应 当先 在 墙 或 梁 上 铺 10 ~20mm 厚 的 М5 
捷 ， 亦 能 保证 墙 或 梁 受 力 均 匀 。 同 时 ， 





以 使 板 与 墙 或 梁 有 较 好 的 连 3 























ЕЛІ 








水 泥 砂浆 进行 坐 桨 ， 然 后 再 铺 板 ， 








叫板 在 墙 和 梁 上 均 应 当 有 足 


够 的 搁置 长 度 ， 在 梁 上 的 搁置 长 度 应 不 小 于 80mm， 在 砖 墙 上 的 搁置 长 度 应 当 不 小 于 100mm。 











浇 C15 素 混凝土 








图 3-12 预制 板 在 墙 上 、 梁 上 的 搁置 





ТЯ 
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预制 板 安装 后 ， 板 的 端 颖 和 侧 颖 应 用 细 石 混凝土 灌注 ， 以 提高 板 的 整体 性 。 

(3) 装配 整体 式 钢 筋 混凝土 楼 板 

为 克服 现 浇 板 消耗 模板 量 大 ， 预 制 板 整体 性 差 的 缺点 ， 可 以 将 楼 板 的 一 部 分 预制 安装 
后 ,再 整 浇 一 层 钢 筋 混 凝 土 ， 这 种 楼 板 为 装配 整体 式 钢 筋 混 凝 土楼 板 。 装 配 整 体式 钢筋 混 凝 
土楼 板 按 照 结 构 及 构造 方法 的 不 同 可 分 为 密 肋 楼 板 和 全 合 楼 板 等。 

1) 密 肋 楼 板 。 它 是 在 预制 或 者 现 浇 的 钢筋 混凝土 小 梁 之 间 先 填充 陶土 空心 砖 、 加 气 混 
族 土 块 、 粉 燥 灰 块 等 块 材 ， 然 后 整 浇 混凝土 而 成 。 这 种 楼 板 构件 数量 多 ， 施 工 麻烦 ， 在 工程 
中 使 用 的 较 少 。 

2) 全 合 楼 板 。 它 是 以 预制 钢筋 混凝土 薄板 为 永久 模板 并 且 承 受 施 工人 答 载 ， 上 面 整 浇 混 
凝 土 车 合 层 所 形成 的 一 种 整体 楼 板 ， 如 图 3-13 ж. ЕЕЕ ОА ЖАЛ C20 级 ， 厚 
度 一 般 为 100 ~120mm。 此 种 楼 板 具 有 良好 的 整体 性 ， 板 中 预制 薄板 具有 结构 、 模 板 、 装 修 
等 多 种 功能 ,施工 简便 ,适用 于 住宅 、 宾 馆 、 教 学 楼 、 办 公 楼 、 医 院 等 建筑 。 


















































г 
- 预 应 力 薄 板 


с) 
ІН 3-3 ФАРМ 
а) 板 面 刻 槽 b) 板 面 露出 三 角形 结合 钢筋 с) 闭合 组 合 薄板 
3. 地 坪 层 与 楼 地 面 的 构造 
(1) 地 坪 层 的 构造 
地 坪 层 按 其 与 土壤 之 间 的 关系 分 为 实 铺 地 坪 和 空 铺 地 坪 。 
1) 实 铺 地 坪 。 实 铺 地 坪 一 般 由 面 层 、 垫 屋 、 基 层 三 个 基本 层次 组 成 (图 3-14) 。 
























































实 铺 地 坪 构 造 简单 ， 坚 固 、 耐 入， 在 建筑 工程 中 应 一 面 导 
用 广泛 。 ы. 
2) 空 销 地 坪 。 当 房间 要 求 地 面 需 要 严格 防潮 或 有 кіні 


较 好 的 弹性 时 ， 可 采用 空 铺 地 坪 的 做 法 ， 即 在 夯实 的 地 
垄 墙 上 铺设 预制 钢筋 混凝土 板 或 木板 层 。 采 用 空 铺 地 坪 
时 ， 可 以 在 外 墙 勒 脚 部 位 及 地 歼 墙 上 设置 通风 口 ， 以 便 
空气 对 流 。 


(2) 楼 地 面 的 构造 图 3-14 实 铺 地 层 构 造 
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楼 (地 ) 面 的 名 称 是 以 面 层 的 材料 来 命名 的 。 较 常见 的 楼 (地 ) 面 构造 见 表 3-1。 
表 3-1 常用 楼 (地 ) 面 构造 


构造 





类 别 名 称 简 图 











地 再 楼 面 








1) 20 厚 1:2.5 水 泥 砂 浆 
2) 水 泥 砂 浆 一 道 (内 挫 建 筑 胶 ) 








水 泥 砂 浆 地 面 














1) 40 厚 C20 细 石 混凝土 地 面 
2) 刷 水 泥 砂 浆 一 道 (内 掺 建筑 胶 ) 














прев 








体 类 





3) 60 厚 C15 混凝土 3) 60 厚 1:6 水泥 焦 
热 层 їн ЈЕ 
4) 150 厚 5 ~ 32 卵石 4) 现 浇 钢 筋 混 凝 土 
ЙЕ M2.5 混合 砂浆 振 捣 密 | 楼 板 或 预制 楼 板 上 现 浇 
实 或 3:7 灰 土 素 土 夯实 又 合 层 








细 石 混凝土 地 


Е 



































1) 8-10, 干 水 泥 擦 缝 
2) 20 厚 1:3 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 表面 撤 水 泥 粉 
3) 水 泥 砂 浆 一 道 (内 摊 建 筑 胶 ) 


[= 








Пп 














地 面砖 地 面 








4) 60 厚 C15 混凝土 4) ЕЕЕ Е 
垫 层 楼 板 或 预制 楼 板 上 现 浇 
ями 5) 素 土 夯实 жан 


























铺 类 1) 20 厚 板材 干 水 泥 擦 缝 
2) 20 厚 1:3 干 硬性 水 泥 砂 浆 结合 层 表面 撒 水 泥 粉 
3) 刷 水 泥 砂浆 一 道 (内 掺 建筑 胶 ) 















“Ұ ” Ж 
P| 


ЕН 














石材 板 地 F 











а ~ “ р 
8:22 4) 60 厚 C15 混凝土 4) 现 浇 钢筋 混凝土 
1 垫 层 楼 板 或 预制 楼 板 上 现 浇 


5) ЖЕ» жан 






































1) 1.6 ~3.2 厚 彩色 石英 塑料 板 ， 用 专用 胶粘剂 
粘贴 

2) 20 厚 1:2.5 水 泥人 砂浆 压 实 抹 光 

3) 水 泥 砂 浆 一 道 (内 摊 建 筑 胶 ) 














彩色 石英 塑料 板 


<% 














地 面 








4) 60 厚 C15 混凝土 
Қыл жы 4) БИН ЕЕ 
5) 0.2 厚 浮 铺 塑料 薄 | 楼 板 或 预制 楼 板 上 现 浇 
2-5 жен 
6) 素 土 夯实 























« 





卷 材 类 1) 5-10, 8~10 厚 地 毯 


2) 20 厚 1:2.5 水 泥 砂浆 压 实 抹 光 
3) 水 泥 砂 桨 一 道 (内 摊 建 筑 胶 ) 











4) 60 厚 C15 混凝土 
垫 层 4) ЕЕЕ Е 
5) 0.2 厚 浮 铺 塑 料 薄 | 楼 板 或 预制 楼 板 上 现 浇 
膜 一 层 жан 


6) ЖЕ» 





地 毯 地 面 
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类 别 名 称 简 图 











地 区 楼 面 

















1) 地 板 漆 两 道 
2) 100 x25 长 条 松木 地 板 (背面 满 刷 气 化 钠 防腐 
剂 ) 




















































































































实 铺 木 地 五 3) 50 х50 木 龙骨 @400 架空 20 ， 表 面 刷 防 腐 剂 
д) 60 厚 C15 混凝土 | 4) 现 浇 钢 筋 混凝土 
за 楼 板 或 预制 楼 板 上 现 浇 
5) 素 土 夯实 жан 
Ж 
1) ЕТ, ЗЕТИ Н (地 板 成 品 已 带 油 漆 者 
无 此 工序 ) 
2) 10 ~14 厚 粘贴 硬 木 企 口 席 纹 拼花 地 板 
Ее 3) 20 厚 1:2.5 水 泥 砂浆 
见 ҢІ, 7) 
4) 60 厚 C15 混凝土 
5. о 4) 现 浇 钢 筋 混 凝 圭 
ЕБ Вата ВЕЕ Зозе 
5) 0.2 厚 浮 铺 塑 料 薄 
жан 
膜 一 层 








4. 楼 地 层 的 细部 构造 

(1) 踢脚板 和 墙 裙 

1) 踢脚板 。 踢 脚板 是 地 面 与 墙 面 交接 处 的 构造 处 理 形式 ， 其 主要 作用 是 遮盖 墙 面 与 楼 
地 面 的 接 缝 ， 防 止 碰撞 墙 面 或 擦洗 地 面 时 弄 脏 墙 面 。 可 以 将 踢脚板 看 做 是 楼 地 面 在 墙 面 上 的 
延伸 ， 一 般 采 用 与 楼 地 面相 同 的 材料 ， 有 时 采用 木材 制作 ， 其 高 度 一 般 为 120 ~150mm， 可 
以 西 出 墙 面 、 媚 进 墙 面 或 与 墙 面相 平 (图 3-15 ) 。 








































150~200 





а) 5) с) 
图 3-15 МІН ЖЗ 
а) ПН b) 与 墙 面 平 齐 с) ШОН ШІ 

2) 墙 宰 。 墙 裙 是 内 墙 面 装修 层 在 下 部 的 处 理 ， 其 主要 作用 是 防止 人 们 在 建筑 物 内 活动 
时 碰撞 或 污染 墙 面 ， 并 且 起 一 定 的 装饰 作用 。 墙 衫 应 采用 有 一 定 强度 、 耐 污染 、 方 便 清 洗 的 
材料 ， 例 如 油漆 、 水 泥 砂 浆 、 桨 砖 、 木 材 等 ， 通 常 为 贴 瓷 砖 的 做 法 。 墙 裙 的 高 度 和 房间 的 用 
途 相 关 ， 一 般 为 900 ~ 1200mm ， 对 于 受 水 影响 的 房间 ， 高 度 为 900 ~2000mm。 

(2) 楼 地 层 变形 缝 
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当 建 筑 物 设置 变形 缝 时， 应 在 楼 地 层 的 对 应 位 置 上 设 变形 缝 。 变 形 颖 应 贯通 楼 地 层 的 各 








个 层次 ， 并 且 在 构造 上 保证 楼 板 层 和 地 坪 层 能 够 满足 美观 和 变形 需求 。 





1) 楼 板 层 变 形 颖 。 楼 板 层 变形 颖 的 宽度 要 与 墙 体 变形 颖 一 致 ， 上 部 用 金属 板 、 预 制 水 
磨 石 板 、 硬 塑料 板 等 盖 缝 ， 以 防止 灰尘 下 落 。 项 棚 处 要 用 木板 、 金 属 调节 片 等 做 盖 颖 处 理 ， 


盖 缝 板 应 与 一 侧 固 定 ， 男 一 侧 自 





由 ， 保 证 缝 两 侧 结 构 能 够 自 




















由 变形 [图 3-16a) ] 。 





2) 地 坪 层 变 形 缝 。 当 地 坪 层 采用 刚性 垫 层 时 ， 变 形 颖 应 从 垫 层 到 面 层 处 断 开 ， 垫 层 处 


颖 内 填 沥 青 麻 丝 或 者 聚 茶 板 ， 面 层 处 理 同 楼 面 [图 





可 以 不 用 设 变 形 颖 。 











3-16b) ] 。 当 地 坪 层 采用 非 刚 性 垫 层 时 ， 





一 4 厚 钢板 
| 沥青 麻 丝 
5 村 30-+ 一 镀 饼 薄 钢 板 调 整 上 


a) 


王 6 厚 钢板 








г РУН 
Г ВРА. 








b) 


图 3-16 楼 地 面 变形 颖 
а) 楼 面 变形 锋 b) 地 面 变 形 缝 
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33 ”楼梯 


楼 梯 一 般 由 楼 梯 段 、 楼 梯 平 台 、 楼 梯 栏 杆 〈 板 ) 及 扶手 等 部 分 组 成 (图 3-17)。 

1. 楼 板 的 类 型 

1) 按照 楼 梯 的 主要 材料 分 : 钢筋 混凝土 楼 梯 、 钢 楼 梯 、 木 楼 梯 等 。 

2) 按照 楼 梯 在 建筑 物 中 所 处 的 位 置 分 : 室内 楼 梯 和 室外 楼 梯 。 

3) 按照 楼 梯 的 使 用 性 质 分 : 楼 梯 、 辅 助 楼 梯 ЕНСЕ. УРЕН ЗЕ 

4) 按照 楼 梯 的 形式 分 : 单 跑 楼 梯 、 双 跑 折 角 楼 梯 、 双 跑 平 行 楼 梯 、 双 跑 直 楼 梯 、 三 跑 
楼 梯 、 四 跑 楼 梯 、 双 分 式 楼 梯 、 双 合式 楼 梯 、 八 角形 楼 梯 、 圆 形 楼 梯 、 螺 旋 形 楼 梯 、 弧 形 楼 
梯 、 剪 刀 式 楼 梯 、 交 叉 式 楼 梯 等 ， 如 图 3-18 所 示 。 
































































































| ШЕ: + ШЕТ | 
下 
Е 
ГА 双 跑 折 角 楼 梯 。。 双 跑 平行 楼 梯 双 跑 直 楼 梯 
Оу» 
КҮП ГЕ 
к Е 下 
三 跑 楼 梯 四 跑 楼 梯 双 分 式 楼 梯 双 合式 楼 梯 
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алан ШІ 
ІШІ 

















图 3-17 ”楼梯 的 组 成 图 3-18 楼 梯形 式 示意 图 





5) 按照 楼 梯 间 的 平面 形式 分 : 封闭 式 楼 梯 、 非 封闭 式 楼 梯 、 防 烟 楼 梯 等 ， 如 图 3-19 
所 示 。 
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图 3-19 楼 梯 间 的 平面 形式 
а) 封闭 式 楼 梯 间 b) 非 封闭 式 楼 梯 间 с) 防 烟 楼 梯 间 


2. 钢筋 混凝土 楼 梯 

钢筋 混凝土 楼 梯 按 施工 方式 可 分 为 现 效 式 和 预制 装配 式 两 类 。 

(1) 现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 

现 浇 钢 筋 混凝土 楼 梯 是 指 在 施工 现场 支 模板 、 绑 扎 钢筋 、 浇 筑 混凝土 而 形成 的 整体 楼 
梯 。 其 具有 整体 性 好 、 刚 度 好 、 坚 固 耐 久 等 优点 ， 但 是 耗 用 人 工 、 模 板 较 多 ， 施 工 速度 较 
慢 ， 因 此 多 用 于 楼 梯形 式 复杂 或 抗震 要 求 较 高 的 房屋 中 。 

现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 按 梯 段 特点 及 结构 形式 的 不 同 ， 可 以 分 为 板式 楼 梯 和 梁 板 式 楼 梯 ， 
如 图 3-20 所 示 。 

1) 板式 楼 梯 。 板 式 楼 梯 是 指 将 楼 梯 段 做 成 一 块 板 底 平整 ， 板 面 上 带 有 踏步 的 板 ， 与 平 
台 、 平 台 梁 现 浇 在 一 起 。 作 用 在 楼 梯 段 上 和 平台 上 的 荷载 同时 传 给 平台 梁 ， 然后 由 平台 梁 传 
到 承重 横 墙 上 或 柱 上 。 板 式 楼 梯 也 可 不 设 平台 梁 ， 把 楼 梯 段 板 和 平台 板 现 浇 为 一 体 ， 楼 梯 段 
和 平台 上 的 荷载 直接 传 给 承重 横 墙 。 此 种 楼 梯 构 造 简单 ， 施 工 方便 ， 但 自重 大 ， 材 料 消耗 
多 ， 较 适用 于 丛 载 较 小 ， 楼 梯 跨 度 不 大 的 房屋 。 

2) 梁 板 式 楼 梯 。 梁 板式 楼 梯 是 指 在 板式 楼 梯 的 楼 梯 段 板 边 缘 处 设 有 和 斜 梁 的 楼 梯 。 作 用 
在 楼 梯 段 上 的 荷载 通过 楼 梯 段 斜 梁 传 至 平台 梁 ， 然 后 传 到 墙 或 柱 上 。 根 据 斜 梁 与 楼 梯 段 位 置 
的 不 同 ， 分 为 明 步 楼 梯 段 和 暗 步 楼 梯 段 三 种 。 明 步 楼 梯 段 是 将 斜 深 设 在 踏步 板 之 下 ; 上 暗 步 楼 
梯 段 是 将 斜 梁 设 在 踏步 板 的 上 面 ， 踏 步 包 在 梁 内 。 此 种 楼 梯 传 力 线路 明确 ， 受 力 合理 ， 较 适 
用 于 和 荷载 较 大 ， 楼 梯 跨 度 较 大 的 房屋 。 

(2) 预制 装配 式 钢筋 混凝土 楼 梯 

装配 式 钢筋 混凝土 楼 梯 按 照 构 件 斥 才 的 不 同和 施工 现场 吊装 能 力 的 不 同 ， 可 分 为 两 类 : 
小 型 构件 装配 式 楼 梯 和 中 型 及 大 型 构件 装配 式 楼 梯 。 

1) 小 型 构件 装配 式 楼 梯 

(0 悬 挑 式 楼 梯 是 将 单个 踏步 板 的 一 端 欧 固 于 楼 梯 间 的 侧 墙 中 ， 男 一 端 自由 巧 空 而 形成 
的 楼 梯 段 。 踏 步 板 的 悬 挑 长 度 通 党 在 1.2m 左右 ， 最 大 不 超过 1.8m。 踏 步 板 的 断面 一 般 采 
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楼 梯 段 横 剖面 





斜 梁 ′ 踏步 板 
楼 梯 段 模 剖 面 








с) 





踏步 
Е 踏步 板 
楼 梯 段 横 剖 面 


踏步 





楼 梯 段 横 剖 面 


е) 


图 3-20” 现 浇 板式 、 梁 板式 楼 梯 
а) 板式 楼 梯 b) 梁 式 楼 梯 ( 梁 在 板 下 ) с) 梁 式 楼 梯 ( 梁 在 板 中 ) 
а) 梁 式 楼 梯 ( 梁 在 板 上 ) е) 梁 式 楼 梯 ( 单 斜 梁 式 ) 
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用 工 形 ， 伸 入 墙 体 不 小 于 240mm。 伸 人 墙 体 的 部 分 截面 通常 为 矩形 。 这 种 构造 的 楼 梯 不 宜 
在 地 震 区 使 用 。 如 图 3-21 所 示 。 








ЕА с) 





9) 


图 3-21 预制 悬 挑 踏步 楼 梯 
а) 透视 图 b) 预制 踏步 板 с) 平台 处 节点 构造 
а) 踏步 板 砌 入 墙 内 节点 构造 
1 一 踏步 板 2 一 墙 体 3 一 平台 地 面 4 一 平台 板 5 一 预 留 栏杆 孔 
6 一 砌 砖 7 一 平台 地 面 ”8 一 钢筋 混凝土 空心 板 9 一 踏步 板 
10 一 钢筋 混凝土 空心 板 11 一 踏步 板 

(0) 墙 承 式 楼 梯 。 墙 承 式 楼 梯 是 将 一 字形 或 工 形 踏步 板 直接 搁置 于 两 端 墙 上 ， 此 种 楼 
梯 最 适宜 于 直 跑 式 楼 梯 。 当 采用 平行 双 跑 楼 梯 时 ， 需 要 在 楼 梯 间 中 部 加 设 一 道 墙 以 支承 两 侧 
踏步 板 。 因 为 楼 梯 间 中 部 增设 墙 后 ， 会 阻挡 行人 视线 ， 对 搬运 物品 也 不 方便 。 为 保证 采光 并 
解决 行人 视线 被 阻 问题 ， 一 般 在 加 设 的 墙 上 开设 窗 洞 。 

(0 梁 承 式 楼 梯 。 梁 承 式 楼 梯 的 楼 梯 段 由 踏步 板 和 楼 梯 段 斜 梁 组 成 。 楼 梯 段 斜 梁 往往 做 
ЖОНАР ШОН. НАР ЕУ Ж ТРИЯ, ЖМА СК ЈИ, 
РЕ ІН АФИН КІШ Е АМ. 

2) 中 型 构件 装配 式 钢筋 混凝土 楼 梯 。 一 般 是 将 楼 梯 分 成 梯 段 析 、 平 台 板 、 平 台 梁 三 类 
构件 预制 拼装 而 成 。 也 可 将 平台 板 和 平台 梁 合 成 一 个 构件 预制 ， 平 台 板 一 般 采 用 槽 形 板 。 梯 
段 按 结构 形式 不 同 ， 有 板式 梯 段 和 梁 板 式 梯 段 。 为 了 减轻 梯 段 板 的 自重 ， 可 做 成 空心 构件 ， 
空心 梯 段 板 有 纵向 孔 和 横向 孔 两 种 。 平 台 梁 一 般 多 为 工 形 ， 这 种 截面 形式 既 便于 支承 梯 段 
板 或 斜 粱 ， 又 可 提高 平台 梁 下 的 净空 高 度 ， 但 梯 段 板 与 平台 梁 节 点 处 构造 较 复 杂 (图 3-22)。 

3) 大 型 构件 装配 式 钢 筋 混 凝 土楼 梯 。 是 将 梯 段 板 和 平台 板 预制 成 一 个 构件 ， 梯 段 板 可 
连 一 面 平 台 ， 也 可 连 两 面 平台 。 按 结构 形式 不 同 ， 有 板式 楼 梯 和 深 板 式 楼 梯 两 种 〈 图 3-23 ) 。 
这 种 预制 装配 式 楼 梯 构 件数 量 少 ， 施 工 速度 快 ， 装 配 化 程度 高 ， 但 通用 性 和 互 换 性 差 ， 主 要 
用 于 装配 式 工业 化 建筑 中 。 
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ES 09 
ы 
5 
db ОО 
a 
| вә | 
Ы) 
踏步 宽度 X3 
с) 4) 
图 3-22 ”中 型 构件 装配 式 楼 梯 
а) 上 下 梯 段 齐 步 并 埋 步 b) 上 下 梯 段 错 一 步 
с) 上 下 梯 段 齐 步 不 埋 步 а) 上 下 梯 段 错 多 步 
E7227 
PT FF 
a) 
图 3-23 大 型 构件 装配 式 楼 梯 
а) 板式 楼 梯 b) 梁 板 式 楼 梯 
3.4 屋顶 
屋顶 主要 是 由 屋面 层 、 承 重 结构 层 、 保 漫 (МАЗА) 层 和 顶棚 四 部 分 组 成 ， 如 网 3-24 所 示 。 





1. 平 屋顶 的 构造 
(1) 卷 材 防水 平 屋顶 








卷 材 防水 屋面 是 用 防水 卷 材 和 胶结 材料 分 层 粘贴 形成 防水 层 的 屋面 ， 具 有 优良 的 防水 性 





和 耐久 性 ， 被 广泛 应 用 。 
1) 卷 材 防 水 屋面 的 基本 构造 (图 3-25 ) 
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图 3-24 屋顶 组 成 

保护 层 
防水 层 
结合 层 
找平 层 
保温 层 
找 坡 层 
结构 层 
顶棚 


























3-25 卷 材 防水 屋面 的 基本 构造 











2) 卷 材 防水 屋面 的 节点 构造 。 卷 材 防水 屋面 在 榴 口 、 屋 面 与 突出 构件 之 间 、 变 形 缝 、 
上 人 孔 等 处 特别 容易 产生 渗 漏 ， 因 此 应 加 强 这 些 部 位 的 防水 处 理 。 

() 泛 水 指 屋 面 防水 层 与 突出 构件 之 间 的 防水 构造 。 一 般 在 屋面 防水 层 与 女儿 墙 、 上 人 
屋面 的 楼 梯 间 、 突 出 屋面 的 电梯 机 房 、 水 箱 间 、 高 低 屋 面 交 接 处 等 ， 都 需 做 泛 水 。 泛 水 的 高 
度 一 般 不 小 于 250mm ， 在 垂直 面 与 水 平面 交接 处 需 加 铺 一 层 卷 材 ， 并 且 转 圆 角 做 45951, 
防水 卷 材 的 收 头 处 要 进行 粘 接 固 定 (图 3-26)。 

0 榴 口 是 屋面 防水 层 的 收 头 处 ， 此 处 的 构造 处 理 方法 与 檐 口 的 形式 有 关 。 檐 口 的 形式 
由 屋面 的 排水 方式 和 建筑 物 的 立 面 造型 要 求 来 确定 ,一 般 有 无 组 织 排 水 榴 口 、 挑 榴 沟 榴 口 、 
女儿 墙 檐 口 和 和 斜 板 挑 檐 檐 口 等 。 

(2) 刚性 防水 平 屋顶 

刚性 防水 屋面 是 用 刚性 防水 材料 (如 防水 砂浆 、 细 石 混 凝 土 、 配 筋 的 细 石 混凝土 等 ) 
做 防水 层 的 屋面 。 这 种 屋面 构造 简单 、 施 工 方便 、 造 价 低廉 ， 但 对 温度 变化 和 结构 变形 较 敏 
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砂浆 保护 层 
жарон | 水 泥 砂 浆 保 护 层 
距 500 к . Бе 
Ви Е zs 密封 材料 
I ы а 8-29 水 泥 钉 中 距 500 


2X20 宽 钢 压条 压 住 
防水 层 ( 接 工程 设计 定 ) 
附加 防水 层 

找平 层 


өну 





ІҢ 3-26 女儿 墙 泛 水 构造 

感 ， 易 产生 裂 颖 而 渗 漏 。 因 此 刚性 防水 屋面 不 宜 用 于 温差 变化 大 、 有 振动 荷载 和 基础 有 较 大 
不 均匀 沉降 的 建筑 ， 一 般 适 用 于 南方 地 区 的 建筑 。 

(1) 刚性 防水 屋面 的 节点 构造 

1) 分 格 颖 。 分 格 颖 是 为 了 避免 刚性 防水 层 因 结构 变形 、 温 度 变 化 和 混凝土 干 缩 等 产生 
裂缝 ， 所 设置 的 “变形 颖 ”。 分 格 缝 的 间距 应 控制 在 刚性 防水 层 受 温度 影响 产生 变形 的 许可 
范围 内 ， 一般 不 宜 大 于 6m， 并 应 位 于 结构 变形 的 敏感 部 位 ， 例 如 预制 板 的 支承 端 、 不 同 屋 
面板 的 交接 处 、 屋 面 与 女儿 增 的 交接 处 等 ， 并 与 板 锋 上 下 对 齐 。 

分 格 缝 的 宽度 为 20 ~40mm， 有 平 缝 和 凸 颖 两 种 构造 形式 。 平 缝 适用 于 纵向 分 格 缝 ， 凸 
颖 适用 于 横向 分 格 颖 和 屋脊 处 的 分 格 颖 。 为 了 有 利于 伸缩 变形 ， 颖 的 下 部 用 弹性 材料 ， 例 如 
聚 乙烯 发 泡 棒 、 沥 青 麻 丝 等 填塞 ; 上 部 用 防水 密封 材料 髓 缝 。 当 防水 要 求 较 高 时 ， 可 再 在 分 
格 颖 的 上 面 加 铺 一 层 卷 材 进行 覆盖 。 

2) 泛 水 。 刚 性 防水 层 与 山墙 、 女 儿 墙 处 应 做 泛 水 ， 泛 水 的 下 部 设 分 格 缝 ， 上 部 加 铺 卷 
材 或 涂 膜 附 加 层 ， 其 处 理 方法 同 卷 材 防水 屋面 。 

(2) жп 

МЕРКЕ ИЛЕП АА А НЕК а ІН НЕК Н. 

1) 无 组 织 排水 榴 口 。 无 组 织 排水 榴 口 通常 直接 由 刚性 防水 层 挑 出 形成 ， 挑 出 尺寸 一 般 不 大 
于 450mm [图 3-27a)]; 也 可 设置 挑 榴 板 ， 刚 性 防水 层 伸 到 挑 榴 板 之 外 【图 3-27b) 1; 

双向 中 4 钢筋 间距 100-200 8, жи 隔离 层 






































































































圈 梁 带 挑 机 








a) b) 





图 3-27 АНК П 
а) 混凝土 防水 层 悬 挑 檐 口 b) ЗЕМЕ 
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2) 有 组 织 排水 榴 口 。 有 组 织 排水 榴 口 有 挑 榴 沟 榴 口 、 女 儿 墙 榴 口 和 和 斜 板 挑 榴 榴 口 等 做 
法 。 挑 榴 沟 榴 口 的 榴 沟 底部 应 用 找 坡 材 料 垫 置 形 成 纵向 排水 坡度 ， 铺 好 隔离 层 后 再 做 防水 
层 ， 防 水 层 一 般 采 用 1:2 的 防水 砂浆 (图 3-28), 

2. 坡 屋顶 的 构造 刚性 防水 层 隔离 层 。 ”密封 材料 

坡 屋 顶 的 承重 结构 用 来 承受 屋面 传 
来 的 荷载 ， 并 且 把 荷载 传 给 墙 或 柱 。 其 
结构 类 型 有 横 墙 承重 、 屋 架 承重 等 。 

(1) 横 墙 承重 

横 墙 承重 是 将 横 墙 顶部 按 屋面 坡度 大 
小 砌 成 三 角形 ， 在 墙 上 直接 搁置 标 条 或 钢 
筋 混 凝 土屋 面板 支承 屋面 传 来 的 人 答 载 ， 这 
种 承重 方式 称 之 为 横 墙 承重 ， 又 叫 硬 山 搁 图 3-28 ЕТТ Е 
京 ， 如 图 3-29 所 示 。 横 墙 承重 拥有 构造 简 
单 、 施 工 方便 、 节 约 木 材 ， 有 利于 防火 和 隔 声 等 优点 , 但 是 房屋 开间 尺寸 受 限制 。 适 用 于 住宅 、 
办 公 楼 、 旅 馆 等 开间 较 小 的 建筑 。 

(2) 屋 架 承重 

屋 架 是 由 多 个 杆 件 组 合 而 成 的 承重 梅 架 ， 可 以 用 木材 、 钢 材 、 钢 筋 混凝土 制作 ， 形 状 有 
三 角形 、 梯 形 、 拱 形 、 折 线形 等 。 屋 架 文 承 在 纵向 外 墙 或 者 柱 上 ， 上 面 搁置 模 条 或 钢筋 混 凝 
土屋 面板 承受 屋面 传 来 的 荷载 。 屋 架 承 重 与 横 墙 承重 相 比 ， 可 省 去 横 墙 ,使 房屋 内 部 有 较 大 
的 空间 ， 增 加 了 划分 内 部 空间 的 灵活 性 ， 如 图 3-30 所 示 。 
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3. 屋顶 的 保温 与 隔 热 

(1) 屋顶 的 保温 

І) 平 屋顶 的 保温 构造 

QD 保温 层 位 于 结构 层 与 防水 层 之 间 。 这 种 做 法 符合 热 工学 原理 ,保温 层 位 于 低温 一 
侧 ， 而 且 符 合 保温 层 搁置 在 结构 层 上 的 力学 要 求 ， 同 时 上 面 的 防水 层 避 人 免 了 雨水 向 保温 层 渗 
透 ， 有 利于 维持 保温 层 的 保温 效果 ， 同 时 ， 构 造 简 单 、 施 工 方 便 。 所 以 ， 在 工程 中 应 用 最 为 
广泛 ， 如 图 3-31 所 示 。 
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(20 保温 层 位 于 防水 层 之 上 。 这 种 做 法 与 传统 保温 层 的 铺设 顺序 相反 ， 所 以 又 称 为 倒 铺 
保温 层 。 倒 铺 保温 层 时 ， 保 温 材料 须要 选择 不 吸水 、 耐 气候 性 强 的 材料 ， 例 如 聚 氮 酯 或 者 聚 
葵 乙 烯 泡 沫 塑料 保温 板 等 有 机 保温 材料 。 有 机 保温 材料 质量 轻 ， 直 接 铺 在 屋顶 最 上 部 时 ， 容 
易 受 雨水 冲刷 ,被 风 吹 起 ， 因 此 ， 有 机 保温 材料 上 部 应 当 用 混凝土 、 卵 石 、 砖 等 较 重 的 覆盖 
层 压 住 ， 如 图 3-32 所 示 。 






































一 保护 层 : 混凝土 板 或 50 厚 20 一 归 0 粒 径 卵 石 层 
一 保温 层 : 50 厚 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 板 

一 防水 层 : 4 厚 SBS 防 水 卷 材 

一 结合 层 : 冷 底 子 油 一 道 

一 找平 层 : 20 厚 1: 3 水泥 砂浆 

一 结构 层 : 钢筋 混凝土 层面 板 


一 防水 层 : 4 厚 SBS 防 水 卷 材 
一 找平 层 : 20 厚 1: 3 水 泥 砂 浆 
一 找 坡 层 1:6 水泥 焦 潮 最 薄 处 30mm 
一 保温 层 :60 厚 聚 人 乙烯 泡 沫 塑料 板 
一 结构 层 : 钢 入 混凝土 层面 板 





%0 22 








图 3-31 保温 层 位 于 结构 层 与 防水 层 之 间 352 倒 铺 保 温 油 秸 屋 面 

倒 铺 保温 层 屋 顶 的 防水 层 不 会 受到 外 界 影 响 ， 保 证 了 防水 层 的 耐久 性 ， 但 保温 材料 受 限 制 。 

З 保温 层 与 结构 层 结合 。 保 温 层 与 结构 层 结合 的 做 法 有 三 种 : 

а. 保温 层 设 在 槽 形 板 的 下 面 ， 如 图 3-33a) 所 示 ， 此 种 做 法 ， 室 内 的 水 汽 会 进入 保温 层 
中 降低 保温 效果 。 

b. 保温 层 放 在 槽 形 板 朝 上 的 槽 口内 ， 如 图 3-33b) 所 示 。 

с 将 保温 层 与 结构 层 融 为 一 体 ， 比 如 配 筋 的 加 气 混 凝 土屋 面板 ， 这 种 构件 既 能 承重 ， 
又 有 保温 效果 ， 简 化 了 屋顶 构造 层次 ， 施 工 方便 ， 但 屋面 板 的 强度 低 、 耐 久 性 差 ， 如 图 3- 
33c) Жж. 
































一 防水 层 一 防水 层 ШІЛДЕ 

一 找平 层 一 找平 层 广 找平 层 

三 正 模板 一 保温 材料 一 加 气 混 凝 土 板 
一 保温 材料 一 倒 模板 г 顶棚 

















图 3-33 保温 层 与 结构 层 结合 














а) 保温 层 设 在 档 形 板 下 b) 保温 层 设 在 反 档 板 上 
c) 保温 层 与 结构 层 合 为 一 体 
2) 坡 屋顶 的 保温 构造 。 坡 屋顶 的 保温 有 顶棚 保温 和 屋面 保温 两 种 。 








4114. 
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QD 项 棚 保 温 。 项 棚 保 温 是 在 坡 屋顶 的 悬 吊 

顶棚 上 加 铺 木 板 ， 上 面 干 铺 一 层 油 千 做 隔 汽 层 ， 
再 在 油 息 上 面 铺设 轻 质 保温 材料 ， 如 聚 茶 乙烯 泡 





黄 泥 层 
沫 塑料 保温 板 、 木 悄 、 膨 胀 珍珠 宕 、 脱 胀 星 石 、 
矿 棉 等 ， 如 图 


散 状 保温 层 














3-34 所 示 。 
тр 











Мж Й 


、 将 屋面 做 成 麦 千 泥 青 灰 项 、 或 将 保温 材料 
设 在 模 条 之 间 ， 如 图 








(0 屋面 保温 。 传 统 的 屋面 保温 是 在 屋面 铺 





次 搁 栅 








板 面 





图 3-34 顶棚 层 保温 构造 
3-35 所 示 。 这 些 做 法 工艺 落后 ， 目 前 已 基本 不 使 用 。 现 在 工程 中 ， 通 
常 是 在 屋面 压 型 钢板 下 铺 钉 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 保温 板 ， 或 直接 采用 带 有 保温 层 的 夹 芯 板 。 





























灰 板 条 抹 灰 平 顶 
мж 
а) b) 
图 3-35 坡 屋顶 的 保温 
a) 保温 层 在 
(2) 屋顶 的 隔 热 
1) 平 屋 顶 的 隔 热 。 了 
热 、 反 射 降温 等 。 








С 通风 隔 


ШІ 
温 的 目的 。 





面 层 中 b) 保温 层 在 模 条 之 间 












































屋顶 隔 热 的 构造 做 法 主要 有 四 种 : 通风 隔 热 、 蓄 水 隔 热 、 植 被 隔 
热 是 在 屋顶 设置 通风 间 层 ， 利 用 空气 的 流动 带 走 大 部 分 的 热量 ， 达 到 隔 热 降 
(0 ШОҚАЙ ЕТЕ 
МЕШІН ЗАН ТЕЛІ. ае К ае ІШ НО ЖЫН КІН 
水 和 孔 、 过 水 孔 和 洪水 孔 。 
(0 植被 隔 热 。 在 3 
遮挡 功能 来 达 胖 





屋顶 上 面 设置 蓄 水 池 ， 利 用 水 的 燕 发 带 走 大 量 的 热量 ， 从 而 起 到 
E 防 水 屋面 基本 相同 ， 仪 仪 是 增设 了 分 仓 壁 、 汇 
这 种 屋面 有 一 定 的 隔 热 效果 ,但 是 使 
EF 屋顶 上 种 植 植物 ， 利 用 植物 光合 作 

隔 热 的 目的 。 此 种 屋面 在 满足 隔 热 要 求 时 ， 还 
空气 ， 改 善 城市 整体 空间 景观 都 很 有 意义 ， 因 此 在 现在 的 中 





用 中 的 维护 费用 较 高 。 
(4 ”反射 降温 是 在 屋面 铺 浅 色 的 砾石 或 届 











[= 


热 辐 射 的 反射 作用 ， 将 屋面 的 太阳 辐射 热 反射 
防水 屋面 采用 的 新 型 防水 卷 材 ， 如 高 聚 物 改 雪 





用 时 所 吸收 热量 和 植物 对 阳光 的 
能 够 提高 绿化 面积 








高 
1 浅 色 涂料 等 ， 利 
盖 的 铝 钉 ， 即 利用 反射 降温 的 原理 ， 来 保护 防水 卷 材 的 。 

















对 于 净化 
层 以 下 建筑 中 应 用 越 来 越 多 。 


用 浅 色 材料 的 颜色 和 光滑 度 对 
从 而 降低 屋顶 的 温度 ， 如 图 

















出 去 ， 从 而 达到 降温 隔 热 的 作用 。 现 在 ， 卷 材 











沥青 防水 卷 材 和 合成 高 分 子 防水 卷 材 的 正面 履 
2) 坡 屋 项 的 隔 热 。 坡 屋顶 一 般 利 用 屋顶 通风 来 隔 热 ， 有 屋面 通风 和 是 顶棚 通风 两 种 做 法 。 
Ф 屋面 通风 。 在 屋顶 榴 口 设 进 风 口 ， 屋 疹 设 出 风口 ， 利 用 空气 流动 带 走 间 层 的 热量 ， 
3-36 所 示 。 
或 屋面 等 位 置 设 进 风 口 。 它 的 隔 热 效果 和 
所 示 。 























(0 帅 顶 棚 通 风 。 利 用 吊顶 棚 和 坡 屋 面 之 间 的 空间 作为 通风 层 ， 在 坡 屋 项 的 软 山 、 山 墙 


尼 著 ， 是 坡 屋顶 最 常用 的 隔 热 形式 ， 如 图 





3-37 
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b) 





ІҢ 3-56 坡 屋顶 的 隔 热 与 通风 
а) 榴 口 和 屋 消 通风 Ь) 砍 山 通风 百叶 窗 




















歇 山 百叶 窗 





图 3-37 “吊顶 通风 
а) КШТ b) 山墙 百叶 窗 和 榴 口 通风 с) ЖЛЕ У 

3. 屋顶 排水 方式 

屋 项 的 排水 方式 分 为 无 组 织 排 水 和 有 组 织 排 水 两 大 类 。 

(1) 无 组 织 排水 

无 组 织 排 水 也 称 为 自由 落水 ， 是 指 屋面 雨水 经 挑 檐 自由 下 落 至 室外 地 面 的 一 种 排水 方式 
(图 3-38) 。 这 种 做 法 构造 虽 简 单 ， 造 价 低 ， 但 雨水 有 时 会 溅 湿 勒 脚 甚而 污染 墙 面 。 一 般 用 
于 低层 或 次 要 建筑 及 降雨 量 较 少 地 区 的 建筑 。 




























































































图 3-58 无 组 织 排水 
а) 单 坡 排水 b) 双 坡 排水 с) 三 坡 排水 а) 四 坡 排水 








(2) 有 组 织 排水 
有 组 织 排水 也 称 天 沟 排 水 ， 是 在 屋顶 上 设置 与 屋面 排水 方向 垂直 的 纵向 天 沟 ， 将 雨水 汇 
集 起 来 ， 经 水 落 口 和 水 落 管 有 组 织 地 排 到 室外 地 面 或 室内 地 下 排水 管 网 。 有 组 织 排 水 又 分 为 
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外 排水 和 内 排水 两 种 方式 。 

1) 外 排水 。 即 水 落 管 装 设 在 室外 的 一 种 排水 方式 ， 优 点 是 水 落 管 不 影响 室内 空间 的 使 
用 和 美观 ,构造 简单 ， 是 屋顶 常用 的 排水 方式 。 一 般 将 屋顶 做 成 双 坡 或 四 坡 ， 天 沟 可 设 在 墙 
外 ， 形 成 榴 沟 外 排水 【图 3-39a) ] 。 也 可 设 在 女儿 墙 内 ， 形 成 女儿 墙 外 排水 [图 3-39b)]。 
一 些 有 女儿 墙 的 建筑 如 果 将 天 沟 设 在 墙 外 ， 形 成 女儿 墙 带 挑 檐 外 排水 【图 3-39e) ] ， 则 女儿 
墙 上 需 做 出 水 口 ， 以 便 屋 面 雨水 流 至 天 沟 内 。 
































图 3-39 有 组 织 外 排水 
а) 桥 沟 外 排水 b) 女儿 墙 外 排水 е) 带 女儿 墙 的 檐 沟 外 排水 
2) 内 排水 。 即 水 落 管 装 设 在 室内 的 一 种 排水 方式 ， 在 多 跨 房 屋 、 高 层 建筑 以 及 有 特殊 

















需要 时 采用 。 水 落 管 既 可 设 在 跨 中 的 管道 井 内 [图 3-40a) ], 也 可 设 在 外 墙 内 侧 [图 340 





图 3-40 有 组 织 内 排水 





а) 房间 中 部 内 排水 b) 外 墙 内 侧 内 排水 с) 内 落 外 排水 
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b) ] 。 当 屋顶 空间 较 大 ，| 





朋 设 有 较 高 吊顶 空间 时 ， 也 可 采用 内 落 外 排水 [图 3-40c) |]。 





3.5 ГУ 


1. 门 的 构造 
(1) 平 开 木门 
平 开 木门 是 普 


























建筑 中 最 常用 的 一 种 ， 它 主要 由 门框 、 门 扇 、 亮 子 、 五 金 配 件 等 组 成 ， 















































如 图 3-41 Жж. 

(2) 铝 合 金门 

铝 合 金门 的 门框 、 门 扇 均 用 铝 合 金 型 材 制 作 ， 避 免 了 其 他 金属 门 易 锈 蚀 、 密 封 性 能 差 、 
保温 性 能 差 的 不 足 。 为 了 改善 铝 合金 门 上 

















Пп 





的 热 桥 散热 ， 可 在 其 内 部 夹 泡沫 塑料 等 材料 。 由 于 生 
产 厂 家 不 同 ， 门 框 、 门 扇 及 配件 型 材 种 类 繁多 。 


2. 窗 的 构造 
(1) 平 开 木 窗 
木 窗 的 组 成 如 图 3-42 所 示 ， 构 造 如 图 3-43 所 示 。 




















门 的 开启 弯曲 线 








图 3-41 平 开 木门 的 组 成 


ІІ 342 木 窗 的 组 成 





(2) сей 


аа УА 


铝 合 金 














窗 一 般 采用 塞 口 的 方法 安装 ， 固 定时 ， 窗 框 与 墙 体 之 间 采 用 预 埋 铁 件 、 燕 尾 铁 
脚 、 脱 胀 螺栓 、 射 钉 固定 等 方式 连接 ， 如 图 3-44 所 示 。 
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Р. а. 
25х43 5553 НЕН 009 
1 1 
ГАВ 40х65 
Л 攻 下 冒 头 
Т 2 和 
排水 孔 З Р 52125 Ива 9 
盖 颖 条 让 
滴水 槽 1 
| 和-30x40 
С Е ра" 31-3540 
排水 孔 志 -45Х90 








а) b) 9) 








图 3-43” 双 层 平 开 木 窗 构 造 























a) b) с) d) 


图 3-44 铝 合 金 窗 框 与 墙 体 的 固定 方式 
а) 燕尾 铁 脚 b) 预 埋 铁 件 с) 金属 膨胀 螺栓 а) ЖЖ 

















3.6 Шт 


1. 阳台 的 类 型 

阳台 按 其 与 外 墙 的 相对 位 置 可 分 为 挑 阳 台 、 四 阳台 、 半 四 半 挑 阳台 ; 按 其 在 建筑 物 平面 位 置 
可 分 为 中 间 阳 台 和 转角 阳台 ; 按 其 使 用 功能 可 分 为 生活 性 阳台 和 服务 性 阳台 ,例如 与 居室 等 相连 
供 人 们 纳凉 、 观 景 的 阳台 为 生活 性 阳台 ， 如 用 于 储 物 、 晒 衣 等 阳台 为 服务 性 阳台 ; 依 围 护 构件 的 
设置 情况 可 分 为 半 封 闭 和 全 封闭 阳台 ， 半 封闭 阳台 设 栏杆 只 起 到 安全 保护 、 装 饰 作用 。 在 北方 冬 
季 有 时 考虑 温度 较 低 常 设 栏 板 和 窗 ， 形 成 封闭 式 的 围 护 结构 。 如 图 3-45 所 示 。 


а) 5) С 







































































图 3-45 阳台 的 类 型 
а) 挑 出 阳台 Б) 四 阳台 с) ЖЕЕШІЕНЕ 4) 转角 阳台 





з 建筑 工程 构造 .119. 





2. 阳台 的 结构 布置 

(1) 墙 承 式 

将 阳台 板 (可 预制 或 现 浇 ) 支承 在 墙 上 ， 板 的 跨度 通常 与 相连 房间 开间 一 致 ， 其 结构 
简单 、 施 工 方便 ， 多 用 于 种 阳台 ， 如 图 3-46a) 所 示 。 

(2) 挑 板式 

一 般 的 外 挑 长 度 以 1~1.5m 为 宜 ， 是 较为 广泛 采用 的 一 种 结构 布置 形式 。 一 种 是 可 利 
用 预制 楼 板 延伸 外 挑 作 阳 台 板 ， 如 图 3-46b) Жж; 另 一 种 是 可 将 阳台 板 与 过 梁 、 圈 梁 整 浇 
一 起 而 形成 ， 此 时 要 求 与 过 梁 、 圈 梁 垂直 的 现 浇 阳 台 托 梁 伸 和 人 房间 的 横 墙 内 ,或 者 将 相连 房 
间 楼 板 的 一 定 宽度 或 全 部 现 浇 作 为 阳台 板 的 配 重 平衡 构件 ， 托 梁 伸 入 墙 内 的 长 度 和 房间 现 浇 
板 宽 不 小 于 阳台 悬 挑 长 度 的 1.5 18, ШІН 3-46с), 4) 所 示 。 

(3) 挑 梁 式 

在 与 阳台 相连 房间 的 两 道内 墙 设 预 制 (或 现 凑 ) 挑 梁 , 在 挑 染 上 铺设 预制 (或 现 兰 ) 的 阳台 板 。 
有 时 考虑 挑 梁 端 部 外 露 ,如 果 影 响 美观 ,可 在 端 部 设 一 道 横梁 ( 面 梁 ) ,如 图 3-46d) 所 示 。 

| | 





















































а) 
| 


с) 


图 3-46 阳台 的 结构 形式 
а) ЖҚ b) 挑 板式 с) НА 4) 挑 梁 式 


1.51. 
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3. 阳台 的 构造 

(1) 阳台 栏杆 与 扶手 

栏杆 扶手 作为 阳台 的 围 护 构件 ， 应 该 具有 足够 的 强度 和 高 度 ， 其 高 度 不 低 于 1. 05m， 
中 、 高 层 住宅 阳台 栏杆 不 低 于 1. 1m， 但 考虑 装饰 、 美 观 效 果 也 不 宜 大 于 1.2m。 栏 杆 形式 有 
空 花 栏 杆 、 实 心 栏 板 及 二 者 组 合 而 成 的 组 合式 栏杆 ， 如 图 3-47 所 示 。 


= 
ЕШТЕНЕ 
































ЕСС- 





ШІП) 


а) Ы) с) 





|І 347 阳台 栏杆 形式 
а) 空心 花 栏 b) 空心 栏 板 c) 实心 栏 板 
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(2) 阳台 排水 
为 避免 落 和 人 阳台 的 雨水 流入 室内 ,一般 阳台 标高 应 低 于 室内 楼 地面 30 ~60mm ,并 在 面 层 作 
5% 的 排水 坡 , 坡 向 泄 水 管 , 泄 水管 可 用 $50 的 镀 锌 钢管 或 PVC 管 ,外 挑 不 小 于 80mm ,防止 排水 
溅 到 下 层 阳 人 台 ,如 图 3-48a) 所 示 。 对 于 高 层 或 高 标准 建筑 ,可 在 阳台 端 部 内 侧 笔 外 墙 处 设 地 漏 和 
排水 立 管 ,这 样 将 水 直接 排出 ,使 建筑 立 面 保持 美观 .洁净 ,如 图 3-48b) 所 示 。 
ТЕ 


























上 2—2 


348 阳台 排水 构造 
а) 排水 坡 向 泄 水 管 b) 排水 坡 向 地 漏 
4. П АМ) 
ПЕЕ А ТЕ А ИЛПАР ЕТ ЖИЕНІ. 432819852 БЭ ее 
ЛИВО МИЕ ЕХ 008 ЗА, ЕАО КАС Е — 00 1-1. 5, 
雨 笑 有 板式 和 梁 板式 两 种 。 对 于 建筑 物 规模 、 门 洞 尺 寸 较 大 的 雨 笑 ， Е ЕЕ ЕЛІ 
立柱 ， 形 成 门廊 ， 其 结构 形式 多 为 梁 板式 。 
板式 雨 篷 多 为 变 截面 ， 主 要 考虑 受 力 (悬臂 构件 根部 所 受 内 力 最 大 ) 和 排水 坡度 的 形 
成 ,一 般 根部 厚度 不 可 小 于 70mm， 板 的 端 部 厚度 不 小 于 50mm。 梁 板式 雨 禾 ， 为 使 板 底 平 
整 、 美 观 ， 通常 采 用 翻 梁 形式 。 
雨 篷 的 项 面 应 做 好 防水 和 排水 处 理 , 通常 采用 防水 砂浆 抹 面 并 沿 至 墙 面 不 小 于 250mm 
高 度 形成 泛 水 ， 沿 排水 方向 做 出 排水 坡 。 对 于 翻 梁 式 梁 板结 构 雨 禾 ， 则 根据 立 面 排水 需要 ， 
沿 雨 篷 外 缘 做 挡 水 边 坎 ， 并 在 一 端 或 两 端 设 汇 水 管 ， 其 构造 同 阳 侣 泄 水管 。 如 图 3-49 所 示 。 
Е 挡 水 边 坎 
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МҸ 








3-49 ТИЕ 





4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 


4.1 王石 方 工程 


4.1.1 工程 量 计算 公式 


土石 方 工程 工程 量 计算 公式 见 表 4-1。 










































































































































































表 4-1 土石 方 工程 工程 量 计算 公式 
项 目 计算 公式 计算 规则 
V= LmxX(B+2C) ХН 地 槽 : 凡 槽 底 宽度 在 3m 以 内 ， 且 槽 长 大 于 槽 宽 3 倍 的 为 地 档 
ін х КН? НИ. с, БЛ ОР, ЖЕЛІНЕ КМК 
е. 施工 的 排水 费 ， 发 生 时 另行 计算 
式 中 kK 放 坡 系数 ， 见 表 42 外 墙 地 村 长 度 按 图 示 尺 寸 的 中 心 线 计算 ， 内 墙 地 模 长 度 按 图 示 尺 
六 КЕ (а) ЗЕН КЗ, ЖаН АЛЗА НИТЕ ВАЕ РС. АВ 
命 查 并 管 i 处 ， 因 加 宽 而 增加 的 土方 工程 量 ， 应 у 
8B 一 基础 热 层 宽度 (m) 4... аа. 
人 工控 СТЮ (а) 管道 沟 槽 全 部 土方 工程 量 增加 2. 5% 计算 
шн Н (п), ЖЖ 
( 放 坡 ) 外 地 坪 至 垫 层 底面 的 高 
аа Уг 
ел Мер С 
岂 下 室 墙 基地 槽 深度 ， 是 从 地 下 室 挖 土 底面 计算 至 槽 底 。 管 道 沟 的 深 
度 ， 按 分 段 间 的 地 面 平均 自然 标高 减 去 管道 底 皮 的 平均 标高 计算 
У = Іа х (В +26) хн ШЕ. ЛК ЕДЕТЕ 3m АР), ВКР З МУ 
= т? НІН, Ж, Л ЕОР. ЕДН ЖЕ КМК 
式 中 28 一 一 地 槽 长 度 (ш) 施工 的 排水 费 ， 发 生 时 另行 计算 
в жав (а) Т АЕ ЕЕЕ ЕИ Т9 40 
C_ 工作 面 宽度 (m)， 见 | 示 尺 寸 的 地 槽 净 长 线 计算 。 其 突出 部 分 应 并 入 地 模 工 程 量 内 计算 
#43 
н——1 ЕЖ (т), М 
人 工控 外 地 坪 至 垫 层 底面 的 
ЖЛ 高 度 
(不 放 坡 ) 











各 种 检查 井 和 排水 管道 接 
按 相 应 管道 沟 模 全 部 土方 工程 量 增 


! 





тм 


= 














而 增加 
计算 


ЗІЛІ 的 土方 工程 量 ， 应 


ІП 2.5% 





ДЕ, 








地 下 室 墙 基地 槽 深度 ， 是 从 地 下 室 
度 ， 按 分 段 间 的 地 面 习 




















控 土 底面 计算 至 槽 底 。 管 道 沟 的 深 

















均 自 然 标 高 减 去 管道 底 皮 的 平均 标高 计算 


























































































































































































































































































































122. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
简单 图 形 〈 和 矩形 ) 
长 x 宽 = m? 
复杂 图 形 
5; = т? 
部 分 地 区 ， 平整 场地 是 指 厚度 在 +30cm 以 内 的 就 地 挖 、 填 、 找 平 
Si+Ln х2416- ош? 平整 场地 工程 量 按 建筑 物 (或 构筑 物 ) 的 底面 积 计算 ， 包 括 有 基 
式 中 长 . 宽 一 一 底层 平面 图 外 边线 | 础 的 底层 阳台 面积 
平整 场地 的 长 与 宽 (п) 围墙 按 中 心 线 每 边 各 增加 lm 计算 。 道 路 及 室外 管道 沟 不 计算 平整 
二 人 去 (ІК а) 建筑 场地 
面积 (基本 数据 ) 道路 及 室外 管道 沟 不 计算 平整 场地 
(m2) 道路 及 室外 管道 沟 不 计算 平整 场地 
[4 一 一 一 层 外 墙 外 边线 长 
(基本 数据 ) (ш) 
16 一 一 四 个 角 的 面积 : 2 x 
2x4 个 =16 (т?) 
Уе 二 mx (К+ +) | 凡 图 示 底 面积 在 20m? 内 的 控 土 为 挖 地 坑 
= тн х (382 + ЗК, КН 
+ КН?) 
圆 形 地 坑 | 式 中 Ri 一 一 坑 下 底 半 径 (m)， 需 
( 放 坡 ) 工作 面 时 工作 面 宽 度 C 
含 在 R 内 
КЕПЕ (в), № | 在 控 土 方 、 槽 、 坑 时 ， 如 遇 不 同 土壤 类 别 ， 应 根据 地 质 勘测 资料 
Жұ ЖАН 分 别 计算 。 边 坡 放 坡 系数 可 根据 各 土壤 类 别 及 深度 加 权 取 定 
一 坑 深 (m) 人 工控 地 坑 深 超过 3m 时 应 分 层 开 挖 ， 底 分 层 按 深 2m、 层 间 每 侧 
K 一 一 放 坡 系数 ， 见 表 42 留 工作 台 0. 8m 计算 
V=nRH= m 计算 时 先 计算 圆 形 地 坑 的 半径 (包括 工作 面 )， 再 将 计算 出 的 地 坑 
式 中 т] 的 投影 面积 与 其 高 度 相 乘 得 出 体积 
Ri 一 一 坑 半 径 (m) 
圆 形 地 坑 В 00600) 








(不 放 坡 ) 

















4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 " 123. 









































( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
V= FaaH+ (Layg XC+4C) 
хНа БЕЛІ 十 кте 
式 中 Ер ЈА Н Ж (т?) 
Еър Н——— #5 ЕНЕ ЕЖ 
(ша?) 
La 外 一 一 垫 层 外 边线 周 长 人 工 土 方 项 目 是 按 干 土 编制 的 ， 如 挖 湿 土 时 ， 人 工 乘 以 系数 1. 18。 
(m) 干 湿 的 划分 ， 应 根据 地 质 勘测 资料 按 地 下 常 水 位 划分 ， 地 下 常 水 位 
复杂 图 形 C 一 一 工作 面 宽度 (шу, 以 上 为 干 土 ， 以 下 为 湿 土 
挖 土 体积 见 表 4-3 НИ. с. 、 土 方 及 挖 流沙 、 淤 泥 项 目 中 未 包括 地 下 水 位 以 下 






































(зд XC+40C?) х Н ТАЕ Е 施工 的 排水 费 ， 发 生 时 另行 计算 。 挖 土方 时 如 有 地 表 水 需要 排除 时 ， 























Ж (а?) 
Ze 外 一 一 工作 面 的 外 边线 长 
(т) 
1 9 4 2113 > 
ә “КН е 一 一 放 坡 的 体 
Ж (а?) 
不 放 坡 : 
VV = 沟 长 x 沟 宽 x 沟 深 








计算 时 ， 管 沟 长 按 图 示 尺寸 ， 沟 深 按 分 段 的 平均 深度 (自然 地 坪 
管 沟 挖 土 至 管 底 或 基础 底 ) ， 沟 宽 按 设计 规定 


ЖЖ. 
、 т ! 土方 体积 的 计算 , 均 以 挖掘 前 的 天 然 密 实体 积 计算 
V= 沟 长 x 沟 宽 x 沟 深 + 沟 长 


xKx 沟 深 ”= mm 


























管道 沟 槽 V= 挖 土 体积 - 管道 所 占 体积 
回填 土 = шў 





回填 土 按 夯 填 或 松 填 分 别 以 立方 米 计算 











了 = 控 土 工程 量 - 灰 土工 程 量 - 砖 
础 工程 量 - 地 圈 梁 工程 量 + 回填 土 体积 了 按 夯 填 或 松 填 分 别 以 立方 米 计算 










































































础 回 内 外 高 差 x 防潮 层面 积 地 槽 、 地 坑 回 填 土 体积 等 于 控 土 体积 减 去 设计 室外 地 坪 以 下 埋设 
я Е = т? 的 砌 筑 物 (包括 基础 、 垫 层 等 ) 的 外 形体 积 
因 砖 基础 算 到 了 = 0.000, 20 г 房 心 回填 土 ， 按 主 墙 间 面积 乘 以 回填 土 厚 度 以 立方 米 计算 












































内 外 高 差 的 体积 ， 故 再 加 上 














V= 挖 土工 程 量 -回填 土工 程 量 - 














房 心 填 土 工程 量 余 土 (或 取 土 ) 外 运 体积 V= 挖 土 总 体积 - 回填 土 总 体积 
= т 计算 结果 为 正 值 时 为 余 土 外 运 体 积 ， 为 负 值 时 为 取 土 体积 。 土 、 
即 : 石 方 运 输 工程 量 按 整 个 单位 工程 中 外 运 和 内 运 的 土方 量 一 并 考虑 

















V= 挖 土工 程 量 -回填 土工 程 ， 挖 出 的 土 如 部 分 用 于 灰 土 垫 层 时 ， 这 部 分 土 的 体积 在 余 土 外 运 工 
量 - 室 内 净 面 积 x (室内 | 程 量 中 不 予 扣除 
外 高 差 -地 面 厚 ) = mi 大 和 孔 性 土壤 应 根据 实验 室 的 资料 ， 确 定 余 土 和 取 土 工程 量 
式 中 “ 房 心 填 土 工程 量 ” 此 处 也 因 场 地 狭小 ， 无 堆 土 地 点 ， 挖 出 的 土方 运输 ， 应 根据 施工 组 织 设 
可 以 先 空 着 ， 待 地 面 工程 量 计算 中 计 | 计 确 定 的 数量 和 运 距 计算 
算出 后 将 数值 抄 过 来 














余 土 外 运 
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工程 造价 常用 图 表 手 册 





项 目 


计算 公式 


计算 规则 





方 格 点 均 
为 挖 或 填 
的 土方 


方 格 点 均 为 挖 或 填 时 ( 即 无 零 
线 ) ， 土 方 工程 量 了 计算 公式 为 : 
7Y=(o УҺ)/4- ms 
式 中 Yh 一 一 方 格 内 的 h 值 之 和 
方 格 边 长 (m) 











а 














各 个 角 点 的 标高 汇总 再 平均 ; 方 格 一 般 划 分 成 正方 形 















































填 的 土方 











(1) 三 角形 挖 或 填 的 土方 工程 量 


h 
Ү = Ет 5 











式 中 ，>h 为 三 角形 范围 内 的 hh (А 
和 ,5b、c 含 义 见 右 图 a) 
(2) 五 角形 挖 或 填 的 土方 工程 量 









































Ү = 


Il 
B 








式 中 ，>h 为 五 角形 范围 内 的 h 值 
ЖЖ, а, 5, сФУЛЖИЬ) 
(3) 梯形 挖 或 填 的 土方 工程 量 


























рс 2+6 Уһ 
5-2 47 
ш т 








Жән, УҺ 为 梯形 范围 内 的 产值 之 
Ж, аЬ. сах АЖ с) 





























土方 体积 的 计算 ， 均 以 挖掘 前 的 天 然 密实 体积 计算 
回填 土 按 夯 填 或 松 填 分 别 以 立方 米 计 算 


本 | 
上 = 





a) 


hl 


№ 
55 


А 


БА ha 


b) 








4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -125. 





项 目 计算 公式 计算 规则 








V=V +V, И И = т? 人 工 挖 孔 灌注 桩 成 孔 ， 如 桩 的 设计 长 度 超过 20m 时 ， 桩 长 每 增加 
5m (包括 Sm 以 内 ) ， 基 价 增加 20% 
人 工控 孔 灌注 桩 成 孔 ， 如 遇 地 下 水 时 ， 其 处 理 费 用 按 实 计 取 

人 工控 孔 灌注 桩 成 孔 ， 设 计 要 求 增 设 的 安全 防护 措施 所 用 材料 、 
设备 另行 计算 。 若 桩 径 小 于 1200mm (包括 1200mm) 时 ， 人 工 、 机 
械 各 增加 20% 









































































































































人 工 挖 孔 
灌注 桩 
(1) 不 需 放 坡 在 控 土 方 、 槽 、 坑 时 ， 如 遇 不同 土 壤 类 别 ， 应 根据 地 质 勘 测 资料 
V= (4 +26) x (B+2C) x Hi 分 别 计算 。 边 坡 放 坡 系数 可 根据 各 层 土 壤 类 别 及 深度 加 权 取 定 
(2) 需 放 坡 挖 地 槽 、 地 坑 需 支 挡 土 板 时 ， 其 宽度 按 图 示 沟 槽 、 地 坑 底 宽 ， 单 
У = (А +26 + КН) х (В + 2С + | ТП 10ст, ХТ 20ст 计算 。 挡 土 板 面积 ， 按 槽 、 坑 垂直 支撑 面 
和 ЕЕ. ХЕ, 不 再 计算 放 坡 
КН,) x Hi Жақыны 
式 中 C 一 一 工作 面 宽度 (m) 
有一 一 放 坡 系数 | 
Нр 安土 深度 (м) 
钢筋 混 凝 
土 矩形 柱 В 
础 挖 











е К 












































2] 
全 一 
В 
(5-4 
人 工 挖 地 模 、 地 坑 深度 超过 3m 时 应 分 层 开 挖 ， 底 分 层 按 深 2m、 
层 间 每 侧 留 工作 台 0. 计算 
表 4-2 土方 工程 放 坡 系数 五 
机 械 挖 土 
К Е ) 点 /mm 135 + 
土壤 类 别 放 坡 起 Лт + КЕТТІ! ЕШ 
1.20 1:0.5 1:0. 33 1:0.75 
1.50 1:0. 33 1:0.25 1:0.67 
2.00 1:0.25 1:0.10 1:0. 33 
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表 4-3 基础 施工 所 需 工 作 面 宽度 C 计算 










































































基础 材料 每 边 各 增加 工作 面 宽 度 /mm 
Т9 200 
混凝土 基础 支 模板 300 
基础 垂直 面 做 防水 层 800 (防水 层面 ) 
浆 砌 毛 石 、 条 石 基础 150 
混凝土 基础 垫 层 支 模板 300 


4.1.2 工程 量 计算 数据 表 


1. 常用 方 格 网 点 计算 公式 表 ( 表 4-4) 
表 4-4 常用 方 格 网 点 计算 公式 


























СЕЗ 计算 公式 
Р аһ, 
人 本 
аһ, 
Е Р ЕЕ 
аһ, 
аз аһ, 
ж ур аһ; 
零点 线 计 算 ЕР 
h h 
- 2 yl po Sh be5h 
= 一 -jc = = 
3 6 
с 当 5=c=a 时 
hb ha усх 
6 
一 点 填 方 或 挖 方 (三 角形 ) 




















入 
ү-2 Ее Уһ (b+e) ахһ 
Ep 8 


二 点 填 方 或 挖 方 (梯形 ) 


ГА Г т 

证 (е) 

ТЕГЕ 2/5 
ГА ha 


三 点 填 方 或 挖 方 (五 边 形 ) 


2. ҒА 
18. С^ V= Dh= (А, +h, +hs +ha) 




















Е 



































四 点 填 方 或 挖 方 (正方 形 ) 
注 : 1. a 一 个 方 格 的 边 长 (т); 8, с 零点 到 一 角 的 边 长 (т); А 8, 1, А Ч ДІМ ТЕ 
(m) ， 用 绝对 值 代入 ; ХА 填 方 或 控 方 角 点 施工 高 度 的 总 和 (m) ; VW 一 一 挖 方 、 填 方 体积 (mi )。 





























2. 本 表 公式 按 各 计算 图 形 底面 积 乘 以 平均 施工 高 度 而 得 出 。 
2. 方 格 网 距 20m 施工 高 度 总 和 7h 按 0.1m 时 底面 为 三 角形 、 五 边 形 的 体积 ( 表 4-5) 
3. 方 格 网 距 30m 施工 高 度 总 和 hh 按 0.1m 时 底面 为 三 角形 、 五 边 形 的 体积 ( 表 4-6) 
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70 
























































































В) х ЭГЕ! ЖЫП = МСИ Є 

ИА МЧ Та МИАВ МЧ ТАК с 
үа ш ‘ў ЗЕТ 94 Т: 
ш/о I г с Ӯ с 9 1 8 6 OI ТТ а ЕТ УІ SI 9T LI 8Т 6T / ш/о 

61 |01874. | 0c9°L | ОЕ | 09274. | 06074. | 09879 | 0499 | 0889 | 06079 | 00179 | 016:6 | 02425 | 06676 | 0 | 06176 | 0967 | 044° | 085" 

8т |02874 | 0994 | 09° | 08274. | 00774. | 00679 | 0ғ/,79 | 09679 | 0869 | 00279 | 00079 | 098 "5 | 09976 | 087 < | 005 | 00175 | 06°? | 097% СЕЕ `9 | 61 
LT | 06874 | 099°L | 06 | 02671. | 05Т `4 | 08679 | 0189 | 09979 | 0/79 | 00679 | 06779 011:< 004 < | 000:9| 8gI 
9т | 09874 | 08971. | 02671. | 09674. | 00271. | op0 | 08879 | 02/9 | 09679 | 00%79 68676 | 199:6| LI 
с̧т |058 `4. | 00421, | 055° | 00ғ74. | osz | 00174. | 06679 | 008 °9 | 05979 | 00579 190 `5 | see's | ol 
bl | 098 | 0cLL | 085 `4 | ОР | 00674. | 09I | 02071, | 08879 | ofL 9 | 00979 0с177 | 000's| < 
єт |0084. | 0ғ171,| 01974. | 08974. | 06671. | 02074. | 06074. | 69679 | 06879 | 00/29 сер? | 199%%| ЖІ 
ст |08874 | O09L‘L | 09971. | 02671. | 00771. | 08074. | 09774. | ОРО | 00679 | 00879 ЛІ? | ЖЕУ | ЄТ 
ті |06871 | 08471. | 04974. | 09674. | 0<%74. | ОРЕ | 06074. | 00174. | 07074. | 00679 008: | 000%| ZI 
от |00674 | 0087: | 00/74. | 00974. | 00574. | 0074. | 00674. | 00274. | 00171. a 这 0067 | ЕВРЕ | Li9°E| TI 
6 |01674 | Oc8L | OeLL | 0994 | 0554 | 09% 4 | 04674. | 08071. EE8°T| 00072 | 19172 | Є 'С | 00672 | 79972 | 872 | 00076 | 19176 | «ЖЕСЕ | ol 
8 00<77 | 0<971 | 00877 | 06671 | 00172 | 0<272 | 00872 | 05672 | 00/22 | 05872 | 000:5| 6 
L БЕСТІ | ДӘРТ | 00977 | «Е/ГТ | /987Т | 00072 | ЄЕС | 79272 | 00872 | «672 | L997T| 8 
9 L9TT | СТ | 009 Т | СТ | EE9°T | 06/77 | 19877 | 06677 | 001:2| 2721 є! 01 
с 00077 | 00171 | 00077 | 00671 | 00Ӯ "Т | 00677 | 00977 | 00/77 | 00877 | 00671 | 000:2| 9 
Ӯ 66870 | 1160 | 00071 | 8077 | 97 Т | 0ССТ | «ЕСІ | ТУТ | 00071 | Я8СТ | /9977| с 
Є 19970 | 6270 | 00870 | 19870 | ££6°0 | 00077 | 19071 | «ТТТ | 0001 | 497 | ЖЕСТ| Ф 
А 005 `0 | 055 "0 | 00970 | 0590 | 0040 | 052 °0 | 00870 | 05870 | 00670 | 056 '0 | 00071| Е 
I СЕЕ `0 | 19670 | 00y 0 | ЕР 0 | 19970 | 00670 1885S 0 | 79570 | 00970 | ££9°0 | /99:0| с 
0<1:0 | 19120 | £81°0 | 0020 | 11270 | <Е270 | 06220 | 19270 | 8270 | 006:0| 1670 | е0 | I 

6 01 ТП а ЕТ УІ ст 91 LI 8Т 6T 02 
е. ш/4 








(ош: луг) 


ЎА 





2 


‘ЖЕЕ шро ухе 


2 


ысты шос ы 5-р 举 
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Ой МЭУ) 


























ш/о 
em/A 
ur'0 
ш/4 Шы Ж Жк Ж 5 аз ЕС Ж их =" Е аз х5 加 Е ba = 
== тез 00077 | 0507 | 00677 | 06/77 | 00075 | 05075 | 00676 | 06/75 | 00079 | 05079 | 00679 | 06/79 | 0007/. | 064 | 0067/, 052070 SI 
> = 66176 | L96'E | 00257 | tev'b | 1997 | 0067 | ЄЕС | 295 9 | 00976 | <Ұ87С6 | L490°9 | 0069 | ££5°9 | 79/79 | 0004 665070 ЎТ 
= т. 19776 | Є89 5 | 006 Є | ТТР | ЖЕТ? | 0557 | /9/7 | <867 | 005 | 1775 | 559 5 | 05876 | 4909 | <809 | 00679 115070 El 
= == 00С`Є | 007 5 | 009 Е | 008 Е | 0007 | 0027 | 007 | 0097 | 00877 | 00075 | 000765 | 0075 | 00976 | 00876 | 00079 002070 а 
== =: Еб `С | ТТЕ | 005 5 | <8776 | 99 5 | 058 Е | ЄЕ0 Ӯ | АТС Ӯ | 0077 | <867 | /9/77 | 05667 | ЖҰТСС | ТЕС | 00675 81070 ТП 
== == 19976 | ЄЄ8 °С | 000 Є | 9ТЕ | 555 Е | 005 Е | 499 Е | ЄЕ8 Е | 0007 | 1917 | «ЖЕ? | 0067 | 7997 | ЄЕ8 Ӯ | 00075 191070 01 
= а 00772 | 05572 | 00/72 | 05872 | 000 Е | 0651776 | 00Е Е | 05776 | 009 Е | 06/76 | 006 Е | 0507 | 0027 | 06677 | 00677 0<1070 6 
== == ЕГ С | 19072 | 00772 | <<672 | 19972 | 00872 | Є6 С | [90 Є | 00с Е | ЕЕЕ | 19775 | 009 Е | ЕЕЕ | 98 Е | 0007 61070 8 
== == 19871 | 861 | 00172 | тсс | 555 7 | 06772 | 19676 | 589702 | 00872 | 1672 | <Ұ07< | 0ТЕ | 19СЯ | 867% | 005 111070 L 
- 00977 | 00/7Т | 00877 | 00677 | 00072 | 00172 | 00272 | 00672 | 00Ғ72 | 00672 | 00972 | 00/72 | 00876 | 00672 | 0007< 001070 9 
== == ЕЄЄ Т | ТРТ | 000677 | 85 Т | /9977 | 06/77 | ЄЕ8 Т | ЛӨТ | 000 | 80 | 19172 | 05 | ЄЕС | ТР С | 005 80070 6 
іс = 19077 | «ҰТТ | 000Т | 19С0Т | ЕЕЕ Т | 007Т. | L9yT | ЄЕ6 Т | 00977 | L99°T | ЄТ | 00877 | 19977 | 556T | 00072 190070 Ӯ? 
== == 00870 | 05870 | 00670 | 05670 | 00077 | 05077 | 0077 | 06177 | 0001 | 06СТ | 00677 | 05Е Т | 0077Т | 0S Т | 00671 0500 `0 є 
== == 66670 | 19670 | 00970 | 559 0 | 19970 | 00/70 | «Е/70 | 19/70 | 00870 | 58 0 | 4980 | 00670 | ££6°0 | 19670 | 00071 660070 с 
= == 190 0 | Є8С `0 | 00Е 0 | ТЕ '0 | ЕЕЕ 0 | 05620 | /960 | Є8Е 0 | 0070 | ТРО | <70 | 065770 | 79770 | 8770 | 00670 110070 Т 
ш/4 шго Р В 5 < : қ 7 я Р 7 Я 4 ? : с шІ0 ш/4 
Шунга 192070 | 680070 | 006070 | 41070 | 5550 `0 | 056070 | 996070 | 786070 | 007070 | 977070 | ӮЕРО `0 | 057070 | 9970 `0 | ЕВРО `0 | 005070 Я 
0/4 seu/A 
а" 9Т ГА! 8І 6l 0¢ Тс 42 єс 4 SC 9с Lc 8с 6с 0< 0А 





















































ММТ ` Ж = СЕЗІН шон ше ета шос ШІ 9-b 学 
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计算 常用 公式 及 数据 
























































САТИ Ч ТАК МАЕНА Ч ТАЗЕ У ) 
ш/о 
eu/A 9T LT 8І 6l 0с Тс сс ес re 6с 9с ГАИ 8с 6с 
шт'0 
9ТО 0 | 2100 | 8100 | 6100 | 000 | Т0 0 | 00 | <090 | 00 | 5200 | 90 0 | 1200 | 80% ој 一 == = 
а | Шев 
6с 65070. | 95 ЄТ | Д0 ЄТ | 841 | 6y | 0С Т6 `1 | Z9 IT | ЕТТ | РОТІ 61 `0Т | % 0T LT ‘Ol 88 6 000 SFT те 0% 
8с 8000 | С ЄТ | СЄ | 961 | 89701 | ОР | © | Ӯ8 ТІ | 951 | 8С ТТ | 00 ТТ | СОТ | РОТ | 91707 | АТО УТ | 006771 8t0 `0 6с 
ГАИ 15070 | 89 ЕТ ІР? ҰТ | ТЕТ L8 ZIT | 091 Є СТ 90741 6L°II cS“II 6С7ТТ 86701 190 “Т | ЕЕ 5T | 000771 197070 8% 
9с 90070 | 8 %%Т | 85 ЄТ | СЕ ЄТ | 90 ЄТ | 08701 | 75721 | 8С СТ | 00701 | 9А ТТ | 06 ТТ | СТТ | 061701 | 0097017 | 050 ЄТ | 005 5T | 057070 Lc 
SC 50070 | 00 ӮТ | 5S5L 85T | 05 Т | SC ЖҰТ | 00 5T | АТ | 06701 | ССТ | 0071 | АТТ | І9ССТТ | 0077117. | ЕТТ | 196701 | 000 ЕТ | <Ұ7070 9% 
ҮС 70070 ІЛӯ ОТ | 6807 | 05С ТТ | 299 ТТ | 080777 | 006701 17070 6с 
сс 5C0 0 000 `0Т | 00Y 707 | 008707 | 00С7ТТ | 009 ТТ | 000701 | 00f0 0 14 
сс | 00 68576 | 1966 | 066707 | Є "ОТ | АТТ ТТ | 005 TI |) 5850 0 ЄС 
Тс 10070 19726 | «ҰС 6 | 0066 | 19С701 | «69701 | 000711 190 `0 с 
0с 0с0 `0 06/78 | 0016 | 0576 | 00876 | 061701 | 006707 | 0500 Тс 
61 61070 66678 | 19978 | 0006 | 555 6 | 19976 | 000701 8550 `0 0с 
8Т 81070 LI6'L | ҰҰС8 | 0656:8 | 4988 | E81°6 | 0056 LT50 0 6l 
LT LTI0 0 0067/ | 008 `4 | 00178 | 0078 | 00/78 | 00076 006070 8T 
9ї 91070 E80°L | 19671, | 06977 | Et6°L | 4078 | 00678 80070 LT 
а СТО `0 | 1927 | «<<С<%7 | 006 7 | 19076 | 555 5 | 00976 | 79876 | <ҰТ9 | 0079 | 099 9 | <<69 | 00027: | 1972 | Є | 00078 192070 9T 
рр TI 0 Я 5 Ў 3 5 : . ; Я wI'0 ш/4 
Шунга 192070 | 680070 | 005070 | LIE0 "0 | 5550 0 | 066070 | 99Е0 `0 | 786070 | 007070 | 917070 | ӮЕРО 0 | 057070 | 99У070 | ЕВРО `0 | 005070 ТЯ 
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СМЕ АСТЕ У ТАН МИ Ы АА ЕТСЕ ЗЕН) 
ш/ә 
eu/A I с Є ? 6 9 L 8 6 0T Пп а ет ЎТ SI 5 
TI 0 
10070 | (0070 | <00%0 | 7000 | 65000 | 9000 | 2000 | 80070 | 6000 | 00го | 100) ZI0'0 | <100 | 7100 | 6100 === = 
ш/4 

?І 0SL 052070 SI 

ЕТ 005 є 66070 ЎТ 

а 05 `є 110070 El 

ТТ 0007< 002070 а 

OI 081 681070 Пп 

6 005 с 191070 0T 

8 08 'с 051070 6 

ГА 000 ЄЕТО 0 8 

9 084 Т 11070 L 

6 00<7Т 007070 9 

Ӯ 08 Т 680070 6 

Є 00071 190070 Ӯ? 

с 0</70 0<0070 є 

Т 00<70 660070 с 

= 二 LI0 0 | <6070 | 05070 | 79070 | 800 | 0070) ЛТ0| ҰҰТ70 | 06570 | 4970 | <8120 10050 | LIZ'0 | #0 | 05070 110070 I 

ш 
> ee 660070 | 050070 | 190070 | <80070 | 001070 | /11070 | ££10°0 | 061070 | L910°0 | 78100 | 000070 | 972070 | 760070 | 052070 Oe 1/4 
Ша Ша 
5 І с Є ? 6 9 L 8 6 01 Пп а cI ЎТ SI қы 
ш/о ш/о 
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计算 常用 公式 及 数据 





[0 ыу КЕТЕ 
Тау МИ с 





оН) х 


ъа гу М ХІІ 
СУАТ ҰЗ Т) 








5/4 | шағ 





6с 600. | ТАГТ | Ӯ ИТ | ЄТ | 78791 | 6591 | 991 | 16-651 | 8961 | 6ЕС5ОТ | 017517 | І8ӮІ | СФ | ЕСТІ | 76 ЕТ | 59761 = = 
8с 8500 | ГІТ | ЯҒНИ | TAT | 88701 | 0991 | << ӨТ | 7097 | 92767 | 877517 | 06 | Ӯ | У977І | ЕРІ | 8071 | 08 ЄТ ше == 
іс 00 | «ГІТ | РИТ | 6ӨГШ | 5691 | 5991 | 86 97 | ТӨТ | 78:67 | 2661 | 06757 | 50ST | 9/77 | yy | СС РІ | 66С76І 5-2. еі 
9с 95070 | ЎТ | ӨГЛ | ССИ | 9697 | 0497 | 77ОТ | 8197 | (56-57 | 99757 | ОРТ | ҮІІ | 88771 | © Ӯ | 96 УІ | ОРТ == == 
SC 5Z0 0 | S5L LT | ос | Se'LT | 0071 | 6797 | 006797 | 6С9Т | 00797 | SLST | 06767 | 667 | 00-57 | АУТ | 05 ФТ | СІ == = 
4 75070 | ӨСІ | СИ | ЯӘСИ | ЖОН | 08397 | 96 ЯТ | ССТ | 807917 | Ӯ8 61 | 09761 | 9Е 5T | (1767 | 88 7І | РӘ РІ | ОР РТ = == 
єс ЕСО О | ДАТ | Ӯ Т | ТЕАТ | 80711 | 6891 | 961 | 66797 | 91797. | £6°ST | 0467 | 276 | vist | Т0 61 | 82771 | 66771 ах = 
сс с<070 | я70 | 965/1 | ЕТ ЦИ | 0691 | 89997 | 90797 | 70917 | 00591 | 0861 | 86-57 | 96-57 | ЖГССТ | 0671 | 0А ФТ елегі == 
Тс ТСО `0 | 647/1 | 8СЛ | ЧІСИ | ӨГІ | 656917 | РАТ | «691 | СОТ | ТӨТ | 06-57 | 69757 | 87757 | СТ | 90757 | 68771 = = 
0с 05070 | 08/7 | 09/7 | ОРТ | ОСАЛ | 00741 | 08797 | 0997 | ОҒОТ | 0097 | 00797 | 08757 | 09757 | ОРТ | 00757 | 00751 Бі == 
6ї 61070 | І8ІТ | ӨЗІТ | ӨСІ | ӮСТ | 56071 | 98797 | 19997 | 87797 | 6097 | ОГТ | 1661 | 6 | 661 | 7ЕССІ | 61ССІ 一 == 
8Т 8100. | ОЛ yt9 LT 97/1 8Z LT 01771 5679Т 1791 9579Т 8679І 0с 791 2079Т %8751 99751 8t SFT 06751 = Е 
LT 1100 | 588 OO | 99/1 | 6v°LT | ЕТ | ТТ | 8697 | 1897 | 9997 | /79Т | 06597 | «ТОТ | 96757 | 6/751 | 961 | 66 == == 
9Т 9Т0 0 | 78/7 | 89/1) <СЛ | ӘСИТ | 0С | ОИТ | 88797 | ZL'9T | 96797 | ОҒОТ | 7СОТ | 8097 | 56-51 | 9/57 | 09751 == == 


SI 51070 | 58/71 | 04/7 | сс | ОРТ | <СЛ | ОТУТ | 56917 | 08797 | 659997 | 06-97 | Se‘9T | 00 ОТ | 60917 | 06:57 | 67761 = = 














ш /9 mT 0 ul'0 ш/4 
Ші ШУ 
ШИЛ Ро Ей З Се к» = Є 23 р Ks Ғе А е е? eu/A 
ш/ә ш/о 





















































-132. 工程 造价 常用 图 表 手 册 








4. 方 格 网 距 20m 施工 高 度 总 和 >h 按 0.1m 时 底面 梯形 的 体积 (24-7) 
表 4-7 方 格 网 距 20m 施工 高 度 总 科 h 按 0.1m 时 底面 为 梯形 的 体积 












































(单位 : т?) 
ГВ 
b 
(b+c) /т 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
2 0.50 0.53 0. 55 0. 58 0. 60 0. 63 0. 65 0. 68 0. 70 0. 73 
3 0. 75 0.78 0. 80 0. 83 0. 85 0. 88 0.90 0. 93 0.95 0. 98 
4 1. 00 1. 03 1. 05 1. 08 1.10 1.13 1.15 1.18 1.20 1.23 
5 1.25 1.28 1.30 1.33 1.35 1.38 1.40 1.43 1.45 1.48 
6 1.50 1.53 1.55 1.58 1.60 1. 63 1.65 1. 68 1.70 1.73 
ТА 1. 75 1. 78 1. 80 1. 83 1.85 1. 88 1.90 1.93 1.95 1.98 
8 2. 00 2.03 2. 05 2. 08 2.10 2.13 2.15 2.18 2.20 2.23 
9 2225 2.28 2.30 2.33 2.35 2.38 2.40 2.43 2.45 2.48 
10 2. 50 2.53 2. 55 2. 58 2.60 2. 63 2.65 2.68 2.70 2.73 
11 2. 75 2.78 2.80 2.83 2.85 2. 88 2.90 2. 93 2.95 2.98 
12 3. 00 3. 03 3.05 3. 08 3.10 3.13 3.15 3.18 3.20 3.23 
13 3.25 3.28 3.30 3.33 3.35 3.38 3.40 3.43 3.45 3.48 
14 3.50 3.53 3.55 3.58 3.60 3.63 3.65 3.68 3.70 3.73 
15 3.75 3.78 3.80 3.83 3.85 3.88 3.90 3.93 3.95 3.98 
16 4. 00 4. 03 4. 05 4. 08 4.10 4.13 4.15 4.18 4.20 4.23 
17 4.25 4.28 4.30 4.33 4.35 4.38 4.40 4.43 4.45 4.48 
18 4.50 4.53 4.55 4.58 4.60 4. 63 4. 65 4. 68 4.70 4.73 
19 4.75 4.78 4.80 4.83 4.85 4. 88 4.90 4. 93 4. 95 4. 98 
20 5. 00 5.03 5. 05 5. 08 5.10 5.13 5.15 5.18 5.20 4:23 
21 5.25 5.28 5.30 5.33 5.35 5.38 5.40 5.43 5.45 5.48 
22 5.50 5.53 5.55 5.58 5.60 5.63 5.65 5.68 5.70 5.73 
23 5.75 5.78 5.80 5.83 5.85 5.88 5.90 5.93 5.95 5.98 
24 6. 00 6. 03 6. 05 6. 08 6.10 6.13 6.15 6.18 6.20 6.23 
25 6.25 6.28 6.30 6.33 6.35 6. 38 6.40 6.43 6.45 6. 48 
26 6.50 6.53 6.55 6.58 6.60 6. 63 6.65 6. 68 6.70 6.73 
27 6.75 6.78 6. 80 6. 83 6.85 6. 88 6.90 6.93 6.95 6. 98 
28 7. 00 7.03 7. 05 7.08 7.10 7.13 7.15 7.18 7.20 7.23 
29 7-25 7.28 7.30 7.33 7.35 7.38 7.40 7.43 7.45 7.48 
30 7.50 7.53 7.55 7.58 7.60 7.63 7.65 7.68 7.70 7:273 
31 7. 75 7.78 7. 80 7. 83 7.85 7. 88 7.90 7.93 7.95 7.98 
32 8.00 8.03 8. 05 8. 08 8.10 8.13 8.15 8.18 8.20 8.23 
33 8.25 8.28 8.30 8.33 8.35 8.38 8.40 8.43 8.45 8.48 
34 8.50 8.53 8.55 8.58 8.60 8.63 8.65 8.68 8.70 8.73 
35 8.75 8.78 8.80 8.83 8.85 8.88 8.90 8.93 8.95 8.98 
36 9. 00 9. 03 9. 05 9. 08 9.10 9. 13 9.15 9.18 9.20 9.23 
37 9.25 9.28 9.30 9.33 9.35 9.38 9.40 9.43 9.45 9.48 
38 9.50 9.53 9.55 9.58 9.60 9. 63 9. 65 9. 68 9.70 9.73 
39 9.75 9.78 9.80 9.83 9.85 9.88 9.90 9.93 9.95 9.98 
40 10. 00 10. 03 10. 05 10. 08 10.10 10. 13 10.15 10. 18 10. 20 10. 23 
Е: 1. 0、c 见 表 4-4， 可 以 互 换 。 
2. 体积 = 施工 总 高 度 二 《四 》 x 查 表 值 。 

















4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 133 · 
5. 方 格 网 距 30m ТЕЕ АУА 按 0.1m 时 底面 梯形 的 体积 (44-8) 
24-8 方 格 网 距 30m 施工 高 度 总 和 >h 按 0.1m 时 底面 为 梯形 的 体积 
(单位 : ош?) 
(b+c) 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

/m 
2 0. 750 0. 787 0. 825 0. 867 0. 900 0. 937 0. 975 1.012 1. 050 1.087 
3 1.125 1.163 1.200 1.237 1.275 1.312 1.350 1.387 1.425 1.462 
4 1.500 1.530 1.575 1.613 1.650 1.687 1.725 1.762 1. 800 1.837 
5 1.875 1.912 1.950 1.987 2. 025 2. 062 2.100 2.137 2. 175 2.212 
6 2.250 2.288 2.325 2.362 2. 400 2.437 2.475 2.512 2. 550 2.587 
7 2. 625 2. 663 2.700 2.737 2. 775 2. 812 2. 850 2. 887 2. 925 2. 962 
8 3. 000 3. 038 3. 075 3. 113 3. 150 3. 188 3. 225 3. 263 3. 300 3. 338 
9 3. 375 3. 413 3. 450 3. 488 3. 525 3. 563 3. 600 3. 638 3. 675 3.713 
10 3.750 3.788 3. 825 3. 863 3. 900 3.938 3.975 4.013 4.050 4.088 
11 4. 125 4. 163 4. 200 4. 238 4. 275 4.313 4.350 4. 388 4. 425 4. 463 
12 4. 500 4. 538 4.575 4.613 4. 650 4.688 4.725 4.763 4.800 4.838 
13 4. 875 4.913 4.950 4.988 5. 025 5.063 5.100 5.138 5. 175 5.213 
14 5.250 5.288 5.325 5.363 5. 400 5.438 5. 475 5.513 5. 550 5.588 
15 5.625 5.663 5. 700 5.738 5. 775 5.813 5.850 5.888 5. 925 5.963 
16 6. 000 6. 038 6. 075 6.113 6. 150 6. 188 6. 225 6. 263 6. 300 6. 338 
17 6. 375 6.413 6. 450 6. 488 6. 525 6. 563 6.600 6. 638 6. 675 6. 713 
18 6. 750 6. 788 6. 825 6. 863 6. 900 6.938 6. 975 7.013 7. 050 7. 088 
19 7.125 7.163 7.200 7.238 7.275 7.313 7.350 7.388 7. 425 7. 463 
20 7. 500 7.538 7. 575 7.613 7. 650 7.688 7.725 7.763 7. 800 7.838 
21 7.875 7.913 7.950 7.988 8. 025 8. 063 8. 100 8. 138 8. 175 8.213 
22 8.250 8.287 8.325 8.363 8. 400 8.438 8.475 8.513 8. 550 8. 588 
23 8. 625 8. 662 8. 700 8. 738 8. 775 8.813 8.850 8. 888 8. 925 8.963 
24 9. 000 9.037 9. 075 9. 113 9. 150 9. 188 9. 225 9. 263 9. 300 9. 338 
25 9. 375 9. 412 9. 450 9. 488 9. 525 9. 563 9. 600 9. 638 9. 675 9.713 
26 9.750 9.787 9. 825 9. 863 9. 900 9. 938 9.975 | 10.013 | 10. 050 10. 088 
27 10.125 | 10.162 | 10.200 | 10.238 | 10.275 | 10.313 | 10.350 | 10.388 | 10. 425 10. 463 
28 10.500 | 10. 537 | 10. 575 | 10.613 | 10.650 | 10. 688 | 10. 725 | 10.763 | 10.800 10. 838 
29 10.875 | 10.912 | 10.950 | 10.988 | 11.025 | 11.063 | 11.100 | 11.138 | 11.175 11.213 
30 11.250 | 11.287 | 11.325 | 11.363 | 11.400 | 11.438 | 11.475 | 11.513 | 11.550 11.588 













































































. 134 - 工程 造价 常用 图 表 手 册 
(8) 
(b+c) 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
/m 
31 11. 625 11. 662 11.700 11.738 11.775 11. 813 11. 850 11. 888 11.925 11. 963 
32 12. 000 12. 037 12. 075 12. 112 12. 150 12. 187 12.225 12. 262 12. 300 12. 337 
33 12. 375 12.412 12. 450 12. 487 12,925 12. 562 12. 600 12. 637 12. 675 12.712 
34 12. 750 12. 787 12. 825 12. 862 12. 900 12. 937 12. 975 13.012 13. 050 13. 087 
35 13. 125 13. 162 13.200 13.237 13.275 13.312 13. 350 13.387 13. 425 13. 462 
36 13. 500 13. 537 13. 575 13.612 13. 650 13. 687 13.725 13. 762 13. 800 13. 837 
37; 13. 875 13,912 13.950 13.987 14. 025 14. 062 14. 100 14. 137 14. 175 14. 212 
38 14. 250 14. 287 14. 325 14. 362 14. 400 14. 437 14. 475 14. 512 14. 550 14. 587 
39 14. 625 14. 662 14. 700 14. 737 14. 775 14. 812 14. 850 14. 887 14. 925 14. 962 
40 15. 000 15. 037 15. 075 15.112 15. 150 15. 187 15, 225 15.262 15. 300 15. 337 
41 15. 375 15.412 15. 450 15.487 15. 525 15. 562 15. 600 15.637 15. 675 15.712 
42 15. 750 15. 787 15. 825 15. 862 15. 900 15. 937 15,975 16. 012 16. 050 16. 087 
43 16. 125 16. 163 16. 200 16.237 16.275 16. 312 16. 350 16. 387 16. 425 16. 462 
44 16. 500 16. 538 16. 575 16. 612 16. 650 16. 687 16. 725 16. 762 16. 800 16. 837 
45 16. 875 16.913 16. 950 16. 987 17. 025 17. 062 17. 100 17,137 17.175 17.212 
46 17.250 17. 288 17.325 17. 362 17. 400 17. 437 17.475 12.512 17. 550 17. 587 
47 17. 625 17. 663 17. 700 17.737 17. 775 17.812 17.850 17.887 17.925 17. 962 
48 18. 000 18. 038 18. 075 18.112 18. 150 18. 187 18. 225 18. 262 18. 300 18. 337 
49 18. 375 18. 413 18. 450 18. 487 18. 525 18. 562 18. 600 18.637 18. 675 18.712 
50 18. 750 18. 788 18. 825 18. 862 18. 900 18. 937 18. 975 19.012 19. 050 19. 087 
51 19.123 19. 163 19. 200 19.237 19. 275 19. 312 19. 350 19. 387 19. 425 19. 462 
52 19. 500 19. 538 19. 575 19. 612 19. 650 19. 687 19. 725 19. 762 19. 800 19. 837 
53 19. 875 19.913 19. 950 19. 987 20. 025 20. 062 20. 100 20. 137 20. 175 20. 212 
54 20. 250 20. 288 20. 325 20. 362 20. 400 20. 437 20. 475 20.512 20. 550 20. 587 
55 20. 625 20. 663 20. 700 20. 737 20. 775 20.812 20.850 20.887 20. 925 20. 962 
56 21. 000 20. 038 21. 075 21.112 21.150 21. 187 21,225 21.262 21. 300 21. 337 
57 21.375 21. 413 21.450 21.487 21. 525 21. 562 21. 600 21.637 21.675 21.712 
58 21. 750 21. 788 21.825 21.862 21.900 21. 937 21,975 22.012 22.050 22. 087 
59 22. 125 22. 163 22.200 22.237 22.275 22.312 22.350 22.387 22.425 22. 462 
60 22. 500 22. 538 22. 575 22.612 22.650 22.687 22-725 22.762 22. 800 22. 837 
注 : 1. 56、c 见 表 44， 可 以 互 换 。 
2. 体积 = 施工 总 高 度 二 (中 x 查 表 值 。 























4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 135 · 
6. 地 坑 放 坡 宽度 KH 及 角 锥 体积 AH (4-9) 
Ж49 地 坑 放 坡 宽度 KE (m) ЗЯ кн? (单位 : ma) 
放 坡 系数 
Е Н 0.10 0. 25 0. 30 0.33 0. 50 0.67 0.75 1. 00 
КН Кн КН Канз КН ЕЕ КН ШІ ен КН Іі он КН ЕГЕ КН Шан КН lp 
3 3 3 3 3 3 3 3 
1.5 0.15| 0.01 |0.38! 0.07 1|0.45| 0.10 0. 50| 0.12 0. 75 | 0.28 (1.01) 0.51 |1.13| 0.63 |1. 50 1.13 
1.6 0.16| 0.01 |0.40! 0.09 1|0.48| 0.12 |0. 53| 0.15 0. 80| 0.34 |1.07| 0.61 |1.20| 0.77 |1.60 1.37 
1.7 0.17| 0.02 10.43| 0.10 |0.51| 0.15 |0. 56| 0.18 0. 85| 0.41 11. 14| 0.74 |1.28| 0.92 |1.70 1.64 
1.8 0.18| 0.02 0. 45| 0.12 1|0.54| 0.18 |0. 59| 0.21 0. 90| 0.49 |1.21| 0.87 |1.35| 1.09 |1.80 1.94 
1.9 0.19| 0.02 0.48} 0.14 (0. 57! 0.21 10.63| 0.25 0. 95| 0.57 11. 27| 1.03 |1.43| 1.29 |1.90 2.29 
2.0 0.20| 0.03 0. 50 0.17 10.60! 0.24 10.66| 0.29 1. 00| 0.67 11. 34| 1.20 |1. 50| 1.50 |2.00| 2.67 
2.1 0.21| 0.03 0. 53 0.19 (0. 63! 0.28 10.69 | 0.34 1. 05| 0.77 |1.41| 1.39 |1. 58| 1.74 |2.10| 3.09 
222; 0.22 | 0. 04 0. 55 | 0. 22 |0. 66! 0.32 10.73 | 0.39 1. 10| 0.89 11. 47| 1. 59 |1.65| 2.00 |2.20| 3.55 
2.3 0. 23 | 0. 04 0. 58| 0. 25 |0. 69! 0.37 10.76 | 0.44 1. 15| 1.01 11. 54| 1. 82 |1.73| 2.28 |2.30| 4.06 
2.4 0. 24| 0.05 |0. 60| 0. 29 (0. 72| 0. 42 10.79 | 0. 50 1. 20| 1.15 11. 61| 2. 07 |1.80| 2. 59 |2.40| 4.61 
2:5 0.25| 0.05 |0. 63 | 0.33 |0.75| 0.47 10.83 | 0.57 |1. 25| 1.30 |1.68| 2.34 |1.88| 2.93 |2. 50 5.21 
2.6 0.26| 0.06 |0.65| 0. 37 |0.78| 0.53 |0.86| 0.64 |1. 30| 1.46 |1.74| 2.63 |1.95| 3.30 |2.60| 5.86 
2.7 0.27| 0.07 |0. 68| 0.41 |0.81| 0.59 (0.89! 0.71 1. 35 | 1.64 |1.81| 2.95 |2.03| 3.69 12.70 6. 56 
2.8 0.28 | 0. 07 0. 70| 0.46 (0. 84! 0.66 10.92 | 0.80 |1. 40| 1. 83 11. 88| 3. 28 |2.10| 4.12 |2.80| 7.31 
2.9 0.29 | 0.08 0.73 0.51 (0. 87! 0.73 10.96 | 0.89 1. 45| 2.03 11.94 | 3.65 |2.18| 4.57 |2.90 8.13 
3.0 0.30 | 0.09 0. 75 | 0. 56 10.90! 0.81 [0.99 | 0. 98 1. 50| 2.25 12.01| 4.04 |2. 25| 5.06 |3.00| 9. 00 
3.1 0.31 | 0.10 0. 78 0. 62 (0. 93! 0.89 |1. 02 | 1.08 1. 55| 2.48 12.08 | 4.46 |2. 33| 5. 59 |3.10 9. 93 
3.2 0.32 | 0.11 |0. 80| 0. 68 (0. 96! 0. 98 |11. 06| 1.19 |1. 60| 2.73 12. 14| 4.90 |2.40| 6.14 |3. 20| 10. 92 
3.3 0.33 | 0.12 |0. 83| 0. 75 |0. 99| 1. 08 [1.09 | 1.30 |1. 65| 2.99 12. 21| 5.38 |2.48| 6.74 |3.30| 11.98 
3.4 0. 34| 0. 13 |0. 85 | 0. 82 |1. 02| 1.18 |1. 12| 1.43 1.70} 3. 28 12. 28| 5.88 |2. 55| 7.37 |3.40| 13.10 
3.5 0.35 | 0. 14 |0. 88| 0. 89 |1. 05| 1.29 |1. 16| 1.56 1.75 | 3.57 12. 35| 6.42 |2.63| 8.04 |3. 50| 14.29 
3.6 0.36 | 0. 16 |0. 90| 0.97 |1. 08| 1.40 |1. 19| 1.69 |1. 80| 3.89 12.41 | 6.98 |2. 70| 8.75 |3. 60| 15. 55 
3.7 0.37 | 0. 17 |0. 93| 1.06 |1. 11| 1. 52 |1. 22| 1.84 |1.85| 4.22 2.48 | 7. 58 |2.78 | 9. 50 |3. 70| 16. 88 
3.8 0.38 | 0. 18 |0. 95| 1.14 |1. 14! 1.65 |1. 25| 1.99 11.90! 4. 57 !2. 55| 8.21 |2. 85 | 10. 29 |3.80| 18. 29 
3.9 0.39 | 0.20 |0. 98| 1.24 |1. 17! 1.78 |1. 29| 2.15 |1.95| 4.94 12.61 | 8.88 |2. 93| 11.12 |3. 90| 19.77 
4.0 0.40 | 0.21 |1. 00) 1.33 |1. 20| 1.92 |1.32 | 2.32 12.00! 5. 33 |2. 68| 9. 58 |3. 00 | 12. 00 |4. 00| 21. 33 
4.1 0.41 | 0. 23 |1. 03 1.44 |1. 23| 2.07 1.35 | 2.50 2. 05| 5.74 12. 75| 10.31 |3.08 | 12.92 |4. 10| 22.97 
4.2 0.42 | 0. 25 |1. 05| 1. 54 |1. 26! 2.22 |1.39| 2.69 2. 10| 6.17 12.81 | 11.09 |3. 15| 13.89 |4. 20| 24. 69 
4.3 0.43 | 0. 27 |1. 08| 1.66 |1. 29| 2.39 |1.42 | 2.89 2. 15| 6.63 12. 88| 11.90 |3. 23| 14.91 |4. 30| 26. 50 
4.4 0.44 | 0. 28 |1. 10) 1.78 |1. 32| 2. 56 |1. 45| 3.09 2. 20| 7.10 |2.95| 12.75 |3.30 | 15.97 |4. 40| 28.39 
4.5 0.45 | 0.30 |1. 13) 1.90 |1. 35| 2.73 |1.49 | 3.31 2. 25| 7. 59 |3. 02 | 13. 64 |3. 38 | 17. 09 |4. 50| 30.38 
4.6 0.46 | 0.32 |1. 15) 2.03 |1.38| 2.92 |1. 52| 3.53 2.30 | 8.11 !3. 08| 14.56 |3. 45 | 18. 25 |4. 60| 32.45 
4.7 0.47 | 0.35 |1. 18) 2.16 |1.41| 3.12 |1. 55| 3.77 2.35) 8.65 |3. 15| 15. 54 |3. 53| 19.47 |4. 70| 34.61 
4.8 0.48 | 0. 37 |1. 20| 2.30 |1. 44! 3. 32 |1. 58| 4.01 12.40! 9. 22 13. 22| 16. 55 |3. 60| 20.74 |4. 80| 36. 86 
4.9 0.49 | 0.39 |1. 23) 2.45 |1.47| 3.53 |1.62| 4.27 |2. 45| 9.80 |3. 28 | 17. 60 |3. 68 | 22.06 |4. 90| 39. 21 
5.0 0.50 | 0.42 |1. 25| 2.60 |1. 50! 3. 75 1.65 | 4.54 2. 50 | 10. 42 13. 35 | 18. 70 |3. 75 | 23.44 |5.00| 41.67 







































































“136. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
放 坡 系数 天 

坑 深 有 0.10 0.25 0.30 0.33 0.50 0. 67 0.75 200 
кн RH кн кіні кн RH кн ан кн RR кн Rm кн кён кн | кан 

3 3 3 3 3 3 3 3 
5.1 |0.51| 0.44 |1.28| 2.76 |1.53| 3.98 |1.68| 4.82 |2.55 | 11.05 |3.42| 19.85 |3.83| 24.87 |5.10| 44.22 
5.2 |0.52| 0.47 |1.30| 2.93 |1.56| 4.22 |1.72| 5.10 12.60 | 11.72 |3.48| 21.04 |3.90| 26.36 |5.20| 46.87 
5.3 |0.53| 0.50 |1.33| 3.10 |1.59| 4.47 |1.75| 5.40 12.65 | 12.41 |3.55| 22.28 |3.98| 27.91 |5.30| 49.63 
5.4 |0.54| 0.52 |1.35| 3.28 |1.62| 4.72 |1.78| 5.72 |2. 70| 13.12 |3.62| 23.56 |4.05 | 29.52 |5.40| 52.49 
5.5 |0.55| 0.55 |1.38| 3.47 |1.65| 4.99 |1.82| 6.04 12.75 | 13.86 |3. 69| 24.90 |4.13| 31.20 |5.50| 55.46 
5.6 |0.56| 0.59 |1.40| 3.66 |1.68| 5.27 |1.85| 6.37 12.80 | 14.63 |3.75 | 26.28 |4.20| 32.93 |5.60| 58.54 
5.7 10.57) 0.62 |1.43| 3.86 |1.71| 5.56 |1.88| 6.72 12.85 | 15.43 |3.82| 27.71 |4.28| 34.72 |5.70| 61.73 
5.8 |0.58| 0.65 |1.45| 4.06 |1.74| 5.85 |1.91| 7.08 12.90 | 16.26 |3. 89| 29.20 |4.35| 36.58 |5.80| 65.04 
5.9 1|0.59| 0.68 |1.48| 4.28 |1.77| 6.16 |1.95| 7.46 |2.95 | 17.11 |3.95| 30.73 |4.43| 38.51 |5.90| 68.46 
6.0 |0.60| 0.72 |1.50| 4.50 11.80 6.48 |1.98| 7. 84 |3.00 | 18.00 |4.02| 32.32 |4. 50| 40.50 |6.00| 72. 00 
6.1 |10.61| 0.76 |1.53| 4.73 |1.83| 6.81 |2.01| 8.24 13.05 | 18.92 |4. 09| 33.96 |4.58| 42.56 |6.10| 75.66 
6.2 |0.62| 0.79 |1.55| 4.97 |1.86| 7.15 |2.05| 8.65 |3. 10 | 19.86 |4.15| 35.66 |4.65 | 44. 69 |6.20| 79.44 
6.3 10.63| 0.83 |1.58| 5.21 |1.89/ 7.50 |2.08| 9.08 |3. 15! 20.84 |4.22| 37.42 |4.73| 46.88 |6.30| 83.35 
6.4 10.64! 0.87 |1.60| 5.46 |1.92| 7.86 |2.11| 9.52 |3,20 | 21.85 |4. 29| 39.23 |4.80| 49.15 |6.40| 87.38 
6.5 |0.65| 0.92 |1.63| 5.72 |1.95| 8.24 |2.15| 9.97 |3.25 | 22.89 |4.36| 41.09 |4.88| 51.49 |6.50| 91.54 
6.6 |0.66| 0.96 |1.65| 5.99 |1.98| 8.62 |2. 18| 10.44 |3.30 | 23.96 |4.42| 43.02 |4.95 | 53.91 |6.60| 95.83 
6.7 |0.67| 1.00 |1.68| 6.27 |2.01| 9.02 12.21 | 10.92 |3. 35 | 25.06 |4. 49 | 45.00 |5.03| 56. 39 |6.70| 100.25 
6.8 |0.68| 1.05 |1.70| 6.55 |2.04| 9.43 |2.24| 11.41 13.40 | 26.20 |4. 56| 47.05 |5.10| 58.96 |6.80| 104.81 
6.9 1|0.69| 1.10 |1.73| 6.84 |2.07| 9.86 |2.28 | 11.92 |3. 45 | 27.38 |4.62| 49.16 |5.18| 61.60 |6.90| 109.50 
7.0 |0.70| 1.14 |1.75| 7.15 |2.10| 10.29 2.31 | 12.45 |3. 50| 28.58 |4.69| 51.32 |5.25| 64.31 |7. 00| 114.33 
7.1 10.71| 1.19 |1.78| 7.46 |2.13 | 10.74 |2.34 | 12.99 |3.55 29.83 |4.76| 53.56 |5.33| 67.11 |7.10| 119.30 
7.2 |0.72| 1.24 |1.80| 7.78 |2.16| 11.20 |2.38 | 13. 55 |3.60 | 31.10 |4.82| 55.85 |5.40| 69.98 |7.20| 124.42 
7.3 |0.73| 1.30 |1.83| 8.10 |2.19| 11.67 2.41 | 14,12 1|3.65 | 32.42 |4.89| 58.21 |5.48| 72.94 |7.30| 129.67 
7.4 |0.74| 1.35 |1.85| 8.44 |2.22 12.16 |2.44 | 14.71 |3. 70| 33.77 |4.96 | 60.64 |5. 55| 75.98 |7.40| 135.08 
7.5 |0.75| 1.41 |1.88| 8.79 |2.25 12.66 |2.48 | 15,31 |3.75 | 35. 16 |5. 03 | 63. 13 |5.63| 79. 10 |7. 50| 140. 63 
7.6 |0.76| 1.46 |1.90| 9.15 |2.28| 13.17 2.51 | 15.93 |3,80 36. 58 |5. 09 | 65.69 |5.70| 82.31 |7.60| 146.33 
7.7 |0.77| 1.52 |1.93| 9.51 |2.31 13.70 |2.54 | 16.57 |3. 85 | 38.04 |5. 16| 68.31 |5.78| 85.60 |7.70| 152.18 
7.8 |0.78| 1.58 |1.95| 9.89 (2.34 14.24 |2.57 | 17.23 |3,90 | 39.55 |5.23| 71.01 |5.85| 88.98 |7. 80| 158.18 
7.9 1|0.79| 1.64 |1.98| 10.27 |2.37| 14.79 |2.61 | 17.90 |3.95 | 41.09 |5.29| 73.78 |5.93 | 92.44 |7.90| 164.35 
8.0 |0.80| 1.71 |2.00| 10.67 |2.40 | 15.36 |2.64| 18.59 |4. 00 42.67 |5.36| 76.61 |6.00| 96. 00 |8.00| 170. 67 
8.1 10.81) 1.77 |2.03 | 11.07 12.43 | 15.94 |2.67 | 19.29 |4. 05! 44.29 |5. 43 | 79. 52 |6.08 | 99.65 |8.10| 177.15 
8.2 10.82) 1.84 |2.05 | 11.49 |2.46 | 16.54 |2.71 | 20.01 |4. 10| 45.95 |5.49| 82. 50 |6.15|103.38|8.20| 183.79 
8.3 10.83) 1.91 |2.08| 11.91 |2.49 | 17.15 |2.74 | 20.76 |4. 15 | 47.65 |5.56 | 85.56 |6.23|107.21|8.30| 190. 60 
8.4 |0.84| 1.98 |2.10 12.35 |2.52 | 17.78 |2.77 | 21.52 |4.20| 49.39 |5. 63 | 88. 69 |6.30|111.13|8.40| 197.57 
8.5 |0.85| 2.05 |2.13| 12.79 |2.55 | 18.42 |2.81 | 22.29 |4,25 51.18 |5.70| 91.89 |6.381|115.15|8.50| 204.71 
8.6 |0.86| 2.12 12.15 13,25 |2.58 | 19.08 |2.84 | 23.09 |4. 30! 53.00 |5.76 | 95. 18 |6.45|119.26|8.60| 212. 02 
8.7 1|0.87| 2.20 |2.18 13.72 |2.61 | 19.76 |2.87 | 23.90 |4. 35 | 54. 88 |5.83| 98. 53 |6.53|123.47|8.70| 219.50 
8.8 10.88) 2.27 |2.20 14.20 |2.64 | 20.44 |2.90 | 24.74 |4. 40! 56.79 |5. 90 |101. 97|6.60|127.78 |8.80| 227.16 
8.9 10.89) 2.35 |2.23 14,69 |2.67 | 21.15 |2.94| 25.59 |4. 45! 58.75 |5. 96 |105. 49 |6.68 |132. 18 |8.90| 234.99 
9.0 |0.90| 2.43 |2.25 | 15.19 |2.70 21.87 |2.97 | 26.46 |4. 50 | 60.75 |6. 03 | 109. 08 |6. 75 |136. 69 |9. 00| 243.00 






























































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 .137. 






























































(8 
放 坡 系数 天 

坑 深 有 0.10 0.25 0.30 0.33 0.50 0. 67 0.75 1.00 
кн RH кн кіні кн RH кн ан кн RR кн Rm кн кён кн |1 к2н? 

3 3 3 3 3 3 3 3 
9.1 |0.91| 2.51 |2.28 | 15.70 |2.73 22.61 |3.00| 27.35 |4.55 | 62.80 |6. 10|112.76|6.83|141.29|9.10| 251.19 
9.2 |0.92| 2.60 |2.30| 16.22 |2.76 23.36 |3.04| 28.27 |4. 60 | 64. 89 |6. 16|116. 52 |6. 90 |146. 00 |9. 20| 259.56 
9.3 |0.93| 2.68 |2.33 16.76 |2.79| 24.13 |3.07 | 29.20 |4. 65 | 67.03 |6.23|120.36|6.981|150.82|9.30| 268. 12 
9.4 |0.94| 2.77 |2.35 | 17.30 |2.82| 24.92 |3.10 | 30.15 |4.70 | 69.22 |6. 30|124.28|7.05|155.73 |9.40| 276. 86 
9.5 |0.95| 2.86 |2.38 | 17.86 |2.85 25.72 |3.14 | 31.12 |4.75 71.45 |6.37|128.297.13|160.76|9.50| 285.79 
9.6 |0.96| 2.95 |2.40| 18.43 |2.88 | 26.54 |3.17| 32.12 |4.80 | 73.73 |6. 43 1132. 39 |7. 20 |165. 89|9.60| 294.91 
9.7 10.97| 3.04 |2.43 | 19.01 |2.91| 27.38 |3.20 | 33.13 |4.85 76.06 |6.50|136.57|7.28|171.13|9.70| 304.22 
9.8 |0.98| 3.14 |2.45 | 19.61 |2.94| 28.24 |3.23 | 34.17 |4.90 | 78.43 |6.57|140. 83 |7. 35 |176. 47 |9.80| 313.73 
9.9 1|0.99| 3.23 |2.48| 20.21 |2.97| 29.11 |3.27 | 35.22 |4,95 | 80.86 |6. 63 |145. 19|7.43|181.93|9.90| 323.43 
10.0 |1.00| 3.33 |2.50 | 20. 83 |3.00| 30.00 |3. 30 36.30 |5. 00 | 83.33 |6. 70 | 149.63 |7. 50 |187. 50 10. 00| 333.33 
Не 本 表 是 根据 地 坑 控 方 公式 了 = (а + КН) + КН)Н + 二 KR 编制 的 。 其 中 a、6 为 坑 底 长 、 宽 ( 均 包 括 工作 











Ш), НМ, ЖУ, 


7. НИЕТІН! ( 双 面 КН?) (24-10) 

















表 4-10 ЖН ТЕТАЯА (ХЕ КН”) (单位 : т”) 
МК А 放 坡 系数 天 

/т 0.10 0.25 0.30 0.33 0.50 0. 67 0.75 1. 00 

1.5 0.225 0. 563 0.675 0. 743 1.125 1.508 1. 688 2.250 
1.6 0.256 0. 640 768 0. 845 1.280 1.715 1.920 2.560 
1.7 0.289 0.723 0. 867 0. 954 1.445 1.936 2. 168 2.890 
1.8 0. 324 0.810 0.972 1. 069 1. 620 2.171 2.430 3.240 
1.9 0. 361 0. 903 1. 083 1.191 1. 805 2.419 2.708 3.610 
2.0 0. 400 1. 000 1.200 1.320 2. 000 2. 680 3. 000 4. 000 
2.1 0. 441 1.103 1.323 1.455 2.205 2.955 3.308 4.410 
252) 0. 484 1.210 1.452 1.597 2.420 3.243 3. 630 4. 840 
2.3 0. 529 1.323 1.587 1.746 2.645 3.544 3.968 5.290 
2.4 0. 576 1. 440 1. 728 1. 901 2.880 3. 859 4.320 5.760 
2.5 0.625 1.563 1.875 2. 063 3.125 4. 188 4. 688 6.250 
2.6 0. 676 1. 690 2.028 2.231 3.380 4.529 5. 070 6. 760 
2.7 0.729 1.823 2.187 2.406 3.645 4. 884 5. 468 7.290 
2.8 0. 784 1. 960 2:352 2.587 3.920 5.253 5. 880 7.840 
2.9 0. 841 2.103 2.523 2.775 4. 205 5.635 6. 308 8.410 
3.0 0. 900 2.250 2. 700 2.970 4. 500 6. 030 6. 750 9. 000 
3.1 0. 961 2.403 2.883 3.171 4. 805 6. 439 7.208 9.610 
222 1. 024 2.560 3.072 3.379 5.120 6. 861 7. 680 10. 240 
3.3 1. 089 2.723 3.267 3. 594 5.445 7.296 8. 168 10. 890 
3.4 1. 156 2.890 3. 468 3.815 5.780 7.745 8. 670 11. 560 
3.5 1. 225 3. 063 3.675 4. 043 6. 125 8.208 9. 188 12. 250 
3.6 1.296 3.240 3.888 4.277 6. 480 8.683 9. 720 12. 960 
327 1. 369 3.423 4. 107 4. 518 6. 845 9.172 10. 268 13. 690 
3.8 1. 444 3.610 4.332 4.765 7.220 9.675 10. 830 14. 440 
229 1.521 3. 803 4. 563 5.019 7. 605 10. 191 11. 408 15.210 





















































-138. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
ЖЖ Н 放 坡 系数 天 

/т 0.10 0.25 0.30 0.33 0.50 0. 67 0.75 1. 00 

4.0 1. 600 4. 000 4. 800 5.280 8. 000 10.720 12. 000 16. 000 
4.1 1.681 4.203 5. 043 5.547 8.405 11. 263 12. 608 16. 810 
4.2 1. 764 4.410 5.292 5.821 8.820 11. 819 13.230 17. 640 
4.3 1. 849 4.623 5.547 6. 102 9.245 12.388 13. 868 18. 490 
4.4 1.936 4. 840 5.808 6.389 9. 680 12.971 14. 520 19. 360 
4.5 2.025 5. 063 6. 075 6.683 10. 125 13. 568 15. 188 20. 250 
4.6 2.116 5.290 6. 348 6.983 10. 580 14.177 15. 870 21. 160 
4.7 2.209 5.523 6.627 7.290 11. 045 14. 800 16. 568 22. 090 
4.8 2.304 5.760 6.912 7.603 11.520 15.437 17. 280 23. 040 
4.9 2.401 6. 003 7.203 7.923 12. 005 16. 087 18. 008 24.010 
5.0 2.500 6.250 7.500 8.250 12. 500 16. 750 18. 750 25. 000 
5.1 2.601 6. 503 7. 803 8. 583 13. 005 17.427 19. 508 26.010 
2,2 2. 704 6. 760 8.112 8. 923 13. 520 18.117 20. 280 27. 040 
5.3 2.809 7.023 8.427 9.270 14. 045 18. 820 21. 068 28. 090 
5.4 2.916 7.290 8.748 9.623 14. 580 19.537 21. 870 29. 160 
2:5 3.025 7.563 9. 075 9.983 15.125 20. 268 22. 688 30. 250 
5.6 3.136 7. 840 9. 408 10. 349 15. 680 21.011 23.520 31. 360 
5.7 3.249 8. 123 9. 747 10. 722 16. 245 21.768 24. 368 32. 490 
5.8 3.364 8.410 10. 092 11. 101 16. 820 22.539 25.230 33. 640 
5.9 3.481 8.703 10. 443 11.487 17.405 23.323 26. 108 34. 810 
6.0 3.600 9. 000 10. 800 11. 880 18. 000 24.120 27. 000 36. 000 
6.1 3.721 9. 303 11. 163 12. 279 18. 605 24.931 27.908 37.210 
6.2 3. 844 9.610 11.532 12. 685 19. 220 25.755 28. 830 38. 440 
6.3 3.969 9.923 11.907 13. 098 19. 845 26.592 29.768 39. 690 
6.4 4. 096 10. 240 12.288 13.517 20. 480 27.443 30.720 40. 960 
6.5 4.225 10. 563 12.675 13.943 21.125 28.308 31. 688 42.250 
6.6 4. 356 10. 890 13. 068 14. 375 21.780 29. 185 32.670 43.560 
6.7 4.489 11.223 13.467 14. 814 22. 445 30. 076 33. 668 44. 890 
6.8 4. 624 11. 560 13. 872 15. 259 23.120 30. 981 34. 680 46. 240 
6.9 4. 761 11. 903 14. 283 15.711 23.805 31. 899 35.708 47.610 
7.0 4. 900 12. 250 14. 700 16. 170 24. 500 32.830 36. 750 49. 000 
7.1 5.041 12. 603 15. 123 16. 635 25. 205 33. 775 37.808 50.410 
7.2 5. 184 12.960 15. 552 17. 107 25.920 34.733 38. 880 51. 840 
7.3 5.329 13.323 15. 987 17. 586 26. 645 35.704 39. 968 53. 290 
7.4 5. 476 13. 690 16. 428 18. 071 27.380 36. 689 41. 070 54. 760 
725 5.625 14. 063 16. 875 18. 563 28. 125 37.688 42.188 56. 250 
7.6 5. 776 14. 440 17. 328 19. 061 28. 880 38. 699 43.320 57. 760 
Т 5.929 14. 823 17.787 19. 566 29. 645 39.724 44. 468 59. 290 
7.8 6. 084 15.210 18.252 20. 077 30. 420 40. 763 45. 630 60. 840 
7.9 6.241 15. 603 18.723 20. 595 31.205 41.815 46. 808 62.410 
8.0 6. 400 16. 000 19. 200 21.120 32. 000 42. 880 48. 000 64. 000 
8.1 6.561 16. 403 19. 683 21.651 32. 805 43.959 49.208 65. 610 
8.2 6. 724 16.810 20. 172 22. 189 33.620 45. 051 50. 430 67. 240 
8.3 6. 889 17.223 20. 667 22. 734 34. 445 46. 156 51. 668 68. 890 
8.4 7. 056 17. 640 21.168 23.285 35.280 47.275 52.920 70. 560 
8.5 7.225 18. 063 21.675 23. 843 36. 125 48. 408 54. 188 72. 250 
8.6 7. 396 18. 490 22.188 24.407 36. 980 49.553 55. 470 73.960 










































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -139. 
( 续 ) 
ЖЖ Н 放 坡 系数 天 
/т 0.10 0.25 0.30 0. 33 0. 50 0.67 0. 75 1.00 
8.7 7.569 18. 923 22.707 24. 978 37.845 50.712 56. 768 75.690 
8.8 7.744 19. 360 23. 232 25. 555 38. 720 51.885 58. 080 77.440 
8.9 7.921 19. 803 23. 763 26. 139 39. 605 53. 071 59. 408 79.210 
9.0 8. 100 20. 250 24. 300 26.730 40. 500 54. 270 60. 750 81. 000 
9.1 8. 281 20. 703 24. 843 27.327 41.405 55.483 62. 108 82.810 
9.2 8. 464 21. 160 25. 392 27.931 42. 320 56. 709 63. 480 84. 640 
9.3 8. 649 21. 623 25. 947 28. 542 43.245 57.948 64. 868 86. 490 
9.4 8. 836 22. 090 26. 508 29. 159 44.180 59.201 66. 270 88. 360 
9.5 9. 025 22. 563 27. 075 29.783 45. 125 60. 468 67. 688 90. 250 
9.6 9.216 23. 040 27. 648 30. 413 46. 080 61.747 69. 120 92. 160 
9.7 9.409 23.523 28.227 31. 050 47. 045 63. 040 70. 568 94. 090 
9.8 9. 604 24. 010 28. 812 31. 693 48. 020 64. 347 72. 030 96. 040 
9.9 9. 801 24. 503 29. 403 32. 343 49. 005 65. 667 73.508 98.010 
10.0 10. 000 25. 000 30. 000 33. 000 50. 000 67. 000 75. 000 100. 000 
注 : 本 表 使 用 方法 : 地 模 挖 土 体积 V= [地 槽 矩形 断面 面积 + 放 坡 断 面 面 积 (KH?)] x 地 覃 长 度 
8. 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 
常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 见 表 4-11 ~ 表 4-18。 
表 4-11 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 (当天 =0.10 时 ) (单位 : m’/ 个 ) 
H r/m 
/m 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.2 1.19 1.65 2.18 2.79 3.48 4.24 5.08 5.99 6.98 8.04 9.18 
1.3 1.31 1.81 2.40 3. 06 3.81 4.64 5.55 6.54 7.62 8.77 10. 01 
1.4 1.44 1.98 2.61 3.34 4.15 5. 04 6. 03 7.10 8.26 9.51 10. 85 
1.5 1.57 2.16 2.84 3. 62 4.49 5.45 6.51 7.67 8.92 10.26 11.70 
1.6 1.70 2.33 3.07 3.90 4.84 5.87 7.01 8.25 9.58 11. 02 12. 56 
1.7 1.84 2.52 3.30 4.20 5.19 6.30 7.51 8.83 10. 26 11.79 13.43 
1.8 1.98 2.71 3.54 4.49 5.56 6.73 8. 02 9.43 10. 94 12.57 14.31 
1.9 2.13 2.90 3.79 4.80 5.93 7.17 8.54 10. 03 11. 63 13.36 15.20 
2.0 2.28 3.10 4. 04 5.11 6.30 7.62 9.07 10. 64 12. 34 14.16 16.11 
2.1 2.44 3.30 4.30 5.43 6. 69 8. 08 9.60 11.26 13. 05 14.97 17. 02 
252, 2.60 3.51 4.56 5.75 7. 08 8.54 10. 15 11. 89 13.77 15.79 17. 94 
2.3 2.76 3.73 4.83 6. 08 7.48 9.01 10.70 12.53 14. 50 16. 62 18. 88 
2,4 2.93 3.94 5.11 6. 42 7.88 9.49 11.26 13.17 15.24 17.46 19. 82 
2.5 3.11 4.17 5.39 6. 76 8.29 9. 98 11.83 13. 83 15. 99 18.31 20. 78 
2.6 3.29 4.40 5.67 7.11 8.71 10. 48 12.40 14. 49 16. 75 19.17 21:75 
2.7 3.47 4. 63 5.97 7.47 9. 14 10. 98 12.99 15.17 17.52 20. 04 22.73 
2.8 3.66 4.87 6.26 7.83 9.57 11.49 13.58 15.85 18. 30 20. 92 23. 72 
2.9 3.85 5.12 6.57 8.20 10. 01 12.01 14. 19 16.55 19. 09 21.81 24.72 
3.0 4. 05 5.37 6. 88 8.58 10. 46 12.53 14. 80 17.25 19. 89 22.71 25.73 

























































































































































































· 140 · 工程 造价 常用 图 表 手 册 
%) 

Н г/т 

/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
3.1 4.26 5.63 7.20 8.96 10.92 13.07 15. 42 17.96 20.70 23. 63 26.75 
3.2 4.46 5.89 7292 9. 35 11. 38 13.61 16. 05 18. 68 21. 51 24. 55 27.79 
3.3 4. 68 6. 16 7.85 9. 75 11.85 14. 16 16. 68 19.41 22. 34 25.49 28. 83 
3.4 4.90 6. 44 8.19 10. 15 12. 33 14. 72 17. 33 20.15 23.18 26.43 29.89 
225 5.12 6.72 8.53 10. 56 12.82 15.29 17.99 20.90 24. 03 27.39 30.96 
3.6 5.35 7.00 8.88 10. 98 13.31 15.87 18.65 21.66 24. 89 28.36 32.04 
у” 5. 59 7.30 9. 24 11.41 13. 82 16. 46 19. 33 22.43 25:77. 29.33 33.14 
3.8 5.83 7.59 9.60 11. 84 14. 33 17. 05 20.01 23.21 26. 65 30.32 34.24 
3.9 6.07 7.90 9.97 12.29 14. 85 17. 65 20.70 24.00 27.54 31.33 35.36 
4.0 6.33 8.21 10.35 12.73 15.37 18.26 21.40 24.80 28.44 32.34 36.48 
4.1 6.58 8.53 10.73 13.19 15.91 18. 88 22:Л9 25.61 29.36 33.36 37. 62 
4.2 6.85 8.85 11.12 13. 65 16.45 19.51 22. 84 26. 43 30. 28 34.40 38. 78 
4.3 7.11 9.18 11:52 14.13 17. 00 20.15 23.57 27.26 31.21 35.44 39. 94 
4.4 7.39 9.52 11.92 14. 60 17.56 20. 80 24.31 28.10 32.16 36.50 41.12 
4.5 7.67 9.86 12.33 15. 09 18.13 21.45 25. 06 28.95 33.12 37.57 42.31 
4.6 7.96 10.21 12.75 15. 59 18.71 22.12 25.82 29.81 34. 08 38.65 43.51 
4.7 8.25 10.57 13.18 16. 09 19.29 22.79 26.59 30. 68 35. 06 39.74 44.72 
4.8 8.55 10. 93 13.61 16. 60 19. 89 23.48 27,37 31.56 36. 05 40. 85 45. 94 
4.9 8.85 11.30 14. 06 17.12 20. 49 24.17 28.16 32.45 37. 05 41.96 47.18 
5.0 9.16 11. 68 14.50 17. 65 21.10 24.87 28.96 33.35 38.07 43. 09 48.43 
Н г/т 

/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 221 2:2 2.3 2.4 2.5 
1.2 10. 39 11. 68 13.05 14. 49 16. 00 17.59 19.26 21. 00 22.82 24.71 
1.3 11.33 12.73 14.21 15.78 17.42 19.15 20.96 22.85 24.82 26.88 
1.4 12.27 13.79 15.39 17. 08 18. 85 20.72 22.67 24.71 26. 84 29.06 
1.5 13.23 14.86 16.58 18. 39 20.30 22.30 24.40 26. 59 28.88 31.25 
1.6 14.20 15. 94 17.78 19.72 21.76 23.90 26.14 28.48 30. 93 33.47 
1.7 15. 18 17. 03 18.99 21. 06 23.23 25.51 27.90 30. 39 32.99 35.70 
1.8 16.17 18.13 20.22 22.41 24.72 27.14 29.67 32.32 35. 08 37.95 
1.9 17.17 19.25 21.45 23.77 26.22 28.78 31.46 34.26 37.18 40.21 
2.0 18. 18 20. 38 22.70 25.15 27.73 30. 43 33. 26 36. 21 39.29 42.50 
2.1 19.20 21.52 23.97 26.55 29.26 32.10 35. 08 38.18 41.42 44.79 
2-2 20.24 22.67 25.24 27.95 30. 80 33.78 36.91 40.17 43.57 47.11 
2.3 21.28 23. 83 26.53 29.37 32.35 35.48 38.76 42.17 45.74 49.44 
2.4 22.34 25.01 27.83 30. 80 33.92 37.20 40. 62 44.19 47.92 51.79 















































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 141. 
(8) 

Н г/т 

/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2:2 2.3 2.4 2.5 
2.5 23.41 26.20 29.14 32.25 35.51 38.92 42.50 46.23 50.11 54.16 
2.6 24. 49 27.40 30.47 33.71 37.10 40. 67 44. 39 48.28 52.33 56.54 
2:7: 25. 59 28.61 31.81 35.18 38.72 42.42 46.30 50.34 54.56 58.95 
2.8 26. 69 29. 84 33.16 36. 66 40. 34 44.19 48.22 52.43 56.81 61.37 
2.9 27.81 31. 08 34. 53 38.16 41. 98 45.98 50.16 54.53 59. 07 63. 80 
3.0 28. 93 32. 33 35.91 39. 68 43. 64 47.78 82:12 56. 64 61.36 66. 26 
3.1 30. 07 33. 59 37.30 41.21 45.31 49.60 54. 09 58.77 63. 65 68.73 
3.2 31.23 34.87 38.71 42.75 46. 99 51.43 56. 08 60. 92 65.97 71.22 
3.3 32. 39 36.15 40. 12 44.30 48. 69 53.28 58. 08 63. 09 68.30 73.72 
3.4 33.57 37.45 41.56 45.87 50. 40 55.14 60.10 65.27 70. 65 76.25 
3.5 34. 76 38.77 43. 00 47.46 52.13 57.02 62. 13 67.47 73. 02 78.79 
3.6 35.96 40.10 44.46 49. 05 53.87 58.91 64. 18 69. 68 75.40 81.35 
3.7 37.17 41.43 45.93 50. 66 55. 63 60. 82 66.25 71.91 77.81 89. 93 
3.8 38. 39 42.79 47.42 52.29 57.40 62.75 68. 34 74.16 80.23 86.53 
3.9 39. 63 44.15 48.92 53.93 59. 19 64. 69 70. 43 76.43 82.66 89.14 
4.0 40. 88 45.53 50. 43 55.59 60. 99 66. 64 72.55 78.71 85.12 91.78 
4.1 42. 15 46.92 51.96 947::25. 62. 81 68. 62 74. 68 81.01 87.59 94.43 
4.2 43. 42 48.33 53.50 58.94 64. 64 70. 60 76. 83 83.32 90. 08 97.10 
4.3 44.71 49.75 55. 06 60. 64 66. 49 72.61 78.99 85.65 92.58 99.78 
4.4 46. 01 51.18 56. 63 62.35 68. 35 74. 62 81.18 88. 00 95.11 102. 49 
4.5 47. 32 52. 63 58.21 64. 08 70. 23 76. 66 83.37 90. 37 97.65 105. 22 
4.6 48. 65 54. 08 59.81 65. 82 72. 12 78.71 85.59 92.76 100.21 107. 96 
4.7 49.99 55.56 61.42 67.58 74. 03 80.78 87. 82 95.16 102.79 110. 72 
4.8 51.34 57. 04 63. 04 69. 35 75.95 82.86 90. 07 97.58 105. 39 113.50 
4.9 52.71 58.54 64. 69 71.14 77. 89 84.96 92.33 100. 01 108. 00 116. 30 
5.0 54. 09 60. 06 66. 34 72.94 79. 85 87.07 94. 61 102. 47 110. 64 119. 12 
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“142. 工程 造价 常用 图 表 手 册 









































表 4-12 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 K=0.25 Н) (单位 : m /个 ) 
Н г/т 
/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1. 
1.2 1.62 2.15 2:75 3.43 4.18 5.01 2292. 6.90 7. 95 9. 09 10 
1.3 1.83 2.41 3.07 3.82 4.65 5.56 6.55 7.62 9.77 10. 01 11 
1.4 2. 05 2.69 3.41 4. 23 5.13 6212 7.19 8.36 9.61 10. 96 12 
1.5 2.28 2.98 3.77 4. 65 5.63 6.70 7.87 9.13 10. 48 11.93 13. 
1.6 2.53 3.28 4.14 5. 09 6.15 7.31 8.56 9. 92 11. 38 12. 93 14 
1.7 2.79 3.61 4.53 5. 56 6. 69 7.93 9.28 10. 74 12. 30 13,97 15 
1.8 3.07 3.94 4.93 6. 04 7.25 8.58 10. 02 11.58 13:25 15. 03 16 
1.9 3.36 4.30 5.36 6. 54 7.84 9:23 10. 79 12. 45 14. 22 16. 12 18 
2.0 3.67 4.67 5.80 7. 06 8.44 9.95 11.58 13. 34 15. 23 17.24 19 























221. 6.27 7.78 9.45 11.30 13.31 15.50 17.85 20.37 23. 07 25.93 28. 





2.8 6. 71 8.30 10. 06 11. 99 14.10 16. 39 18. 85 21.49 24.31 27.30 30. 























3.5 10. 37 12. 54 14. 93 17. 54 20.37 23.42 26. 69 30.19 33.90 37. 83 41. 











3.8 12.25 14. 69 17.38 20. 30 23.47 26. 87 30.51 34.39 38.51 42.87 47. 





























4.5 17.45 20. 60 24. 02 27.74 31. 73 36. 01 40.56 45.41 50. 53 55. 94 61. 








4.6 18.29 21.54 25. 09 28.91 33. 03 37.44 42.14 47.12 52.40 57.96 63. 



















































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 143 · 
(8) 

Н г/т 
/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
4.7 19. 16 22:52 26.17 30. 12 34.37 38.91 43.75 48.88 54.30 60. 02 66. 04 
4.8 20. 06 23.52 27.29 31.37 35.74 40.41 45. 39 50. 67 56. 25 62.13 68. 31 
4.9 20. 98 24. 56 28.44 32. 64 37.14 41.95 47. 07 52.50 58.23 64.27 70. 62 
5.0 21.93 25.62 29. 62 33.94 38.58 43.52 48.79 54.36 60. 25 66. 46 72.98 
Н г/т 
/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 22, 2.3 2.4 2. 5 
1.2 11. 57 12. 93 14. 36 15.87 17. 45 19.11 20. 85 22.66 24. 54 26. 50 
1.3 12. 72 14. 20 15.77 17.41 19. 13 20. 94 22. 83 24. 80 26.85 28. 99 
1.4 13. 90 15. 51 17. 20 18. 98 20. 85 22.81 24. 85 26. 99 29. 21 31. 52 
1.5 15.11 16. 84 18. 67 20. 59 22. 60 24.71 26.92 29.21 31.61 34. 09 
1.6 16. 35 18.21 20.17 22.23 24. 40 26. 66 29. 02 31.48 34. 05 36.71 
1.7 17. 63 19. 61 21.71 23.91 26. 22 28.64 31.16 33.79 36.53 39.38 
1.8 18. 93 21. 05 23.28 25. 63 28. 09 30. 66 33.35 36.15 39. 06 42. 09 
1.9 20.27 22.52 24. 89 27.38 30. 00 32.73 35.58 38.55 41. 64 44.84 
2.0 21. 64 24. 02 26. 54 29.17 31.94 34. 83 37.85 40. 99 44,25 47.65 
2.1 23. 04 25.56 28.22 31. 00 33.92 36.97 40.16 43.47 46.92 50. 50 
2.2 24. 47 27.13 29. 93 32.87 35. 95 39.16 42.51 46. 00 49. 63 53.40 
2.3 25. 94 28.74 31.69 34.78 38. 01 41.39 44.91 48.58 52.39 56. 34 
2.4 27.44 30. 39 33.48 36.72 40.11 43. 66 47.35 51.20 55.19 59. 34 
2.5 28.98 32.07 35.31 38.70 42.26 45.97 49. 84 53. 86 58. 04 62. 38 
2.6 30. 56 33. 78 37.17 40.72 44. 44 48.32 52.36 56.57 60. 94 65.47 
254 32.16 35.54 39. 08 42.79 46. 67 50.72 54. 94 59.33 63. 89 68. 62 
2.8 33.81 37.33 41. 02 44. 89 48. 94 53.16 57.56 62.13 66. 88 71.81 
2.9 35. 49 39.15 43. 00 47. 04 51.25 55.65 60. 22 64. 98 69. 93 75. 05 
3.0 37.20 41. 02 45. 03 49.22 53. 60 58.17 62. 93 67. 88 73. 02 78.34 
3.1 38.96 42.93 47. 09 51.45 56. 00 60.75 65. 69 70. 83 76.16 81. 69 
3.2 40. 75 44. 87 49.19 53.72 58. 44 63. 37 68. 50 73. 82 79.35 85. 08 
3.3 42. 58 46. 85 51. 34 56. 03 60. 93 66. 03 71.35 76. 87 82. 59 88. 53 
3.4 44. 44 48. 88 53. 52 58.38 63. 46 68. 74 74. 24 79. 96 85. 89 92. 03 
39 46. 35 50. 94 55.75 60. 78 66. 03 71.50 77.19 83. 10 89. 23 95. 58 
3.6 48. 29 53. 04 58. 02 63. 22 68. 65 74. 30 80. 19 86. 29 92. 63 99.19 
3.7 50. 28 55.19 60. 33 65.71 71.32 77.16 83.23 89.54 96. 07 102. 84 
3.8 52.30 57.37 62. 68 68.24 74. 03 80. 05 86. 32 92.83 99.57 106. 56 
3.9 54. 36 59. 60 65. 08 70.81 76.78 83.00 89.46 96.17 103. 13 110. 32 
4.0 56. 46 61.87 67.52 73.43 79. 59 86. 00 92. 66 99.57 106. 73 114. 14 





























































































































































































































2144. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
续 ) 
Н г/т 
/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 221 2.2 2.3 2.4 2.5 
4.1 58.61 64.18 70. 01 76. 09 82.44 89. 04 95. 90 103.01 110. 39 118. 02 
4.2 60. 79 66. 53 72. 54 78.81 85. 34 92.13 99. 19 106. 51 114. 10 121.95 
4.3 63. 02 68. 93 75.11 81.56 88.28 95.27 102. 53 110. 07 117.87 125. 94 
4.4 65. 29 71.37 77.73 84.37 91.28 98.47 105. 93 113.67 121. 69 129. 98 
4.5 67. 60 73. 86 80. 40 87.22 94. 32 101.71 109. 38 117. 33 125. 56 134. 08 
4.6 69. 96 76. 39 83. 11 90. 12 97. 41 105. 00 112.88 121. 04 129. 50 138. 24 
4.7 72. 35 78. 96 85.86 93. 06 100. 56 108. 34 116. 43 124. 81 133.48 142. 45 
4.8 74. 80 81. 58 88. 67 96. 06 103. 75 111.74 120. 03 128. 63 137. 53 146. 72 
4.9 77.28 84. 25 91. 52 99. 10 106. 99 115.19 123. 69 132.51 141. 63 151. 05 
5.0 79.81 86.96 94. 42 102.19 110.28 118.69 127.40 136.44 145.78 155.44 
НЕ, 放 起 图 形 地 坑 控 方 量 = --Н(т? + т TRY КО) = т Н ге КИЗ к КН) 
式 中 + 一 圆 形 地 坑 下 底 半 径 ( 含 工作 面 ) (m)， 

Кй; 

НИГЕ (ш); 

Е Е Е ег КН (в) 

表 4-13 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 (4 К = 0.30) (单位 : m /个 ) 

Н г/т 
/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1 之 1.78 2.33 2.96 3. 66 4.44 5.29 6.22 7.22 8.30 9.45 10. 68 
1.3 2. 02 2. 63 3.32 4.10 4.95 5.88 6.90 8. 00 9.18 10.44 11.79 
1.4 2.28 2.95 3.71 4. 55 5.48 6.50 7.61 8.81 10. 09 11.47 12.93 
1.5 2.56 3.29 4.11 5. 03 6. 04 7.15 8.35 9.65 11. 04 12.52 14.10 
1.6 2.85 3. 64 4. 54 5. 53 6.63 7.83 9.12 10.52 12. 02 13.62 15.31 
1.7 3.16 4. 02 4.99 6. 06 7. 24 8.53 9.92 11.42 13. 03 14.74 16. 57 
1.8 3.49 4.42 5.46 6. 61 7.88 9. 26 10. 75 12.36 14. 08 15.91 17. 85 
1.9 3. 84 4. 84 5.95 7.19 8. 54 10. 02 11.61 13.32 15.16 17.11 19.18 
2.0 4.21 5.28 6.47 7.79 9.24 10.81 12.50 14. 33 16. 27 18.35 20. 55 
2.4 4.60 5. 74 7.01 8.42 9.96 11. 63 13.43 15.36 17.43 19.62 21.95 
2:52, 5.01 6. 23 7.58 9. 08 10.71 12.48 14. 38 16.43 18.61 20. 94 23.40 
2.3 5. 45 6. 74 8.18 9. 76 11.49 13. 36 15. 37 17. 53 19. 84 22.29 24. 88 
2.4 5.90 7.27 8.80 10. 47 12.30 14. 27 16.40 18.67 21.10 23. 68 26.41 
2.5 6. 38 7.83 9.44 11.21 13.14 15.22 17.46 19.85 22.40 25.11 27.98 
2.6 б. 88 8.42 10.12 11. 98 14. 01 16.20 18.55 21. 06 23.74 26. 59 29. 59 
2-27 7.41 9. 03 10.82 12.78 14.91 17.21 19. 68 22.31 25. 12 28.10 31.25 




































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 145 · 
(2) 

Н г/т 
/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
2.8 7.96 9.67 11.55 13.61 15.84 18.25 20. 84 23.60 26. 54 29. 65 32.94 
2.9 8.54 10. 33 12.31 14. 47 16.81 19. 34 22. 04 24.93 28. 00 31.25 34. 69 
3.0 9.14 11. 03 13.10 15.36 17.81 20.45 23.28 26.30 29.50 32.89 36.47 
3.1 9.77 11.75 13.92 16. 29 18. 85 21.60 24.55 27.70 31. 04 34.58 38.31 
3.2 10. 43 12.50 14.77 17.24 19.92 22.79 25.87 29.15 32. 62 36.30 40. 18 
3.3 11.11 13. 28 15.65 18. 23 21. 02 24. 02 27.22 30. 63 34.25 38. 08 42.11 
3.4 11. 82 14. 09 16. 56 19. 26 22.16 25.28 28.61 32.16 35. 92 39. 89 44. 08 
3:9 12. 56 14. 93 17.51 20.31 23.34 26.58 30. 05 33.73 37. 63 41.76 46.10 
3.6 13. 33 15.80 18. 49 21.41 24.55 27.92 31.52 35.34 39. 39 43. 66 48.17 
3.7 14. 13 16.70 19.50 22.54 25.80 29.30 33. 03 37.00 41.19 45. 62 50.28 
3.8 14. 96 17. 63 20.55 23.70 27. 09 30.72 34. 59 38. 69 43. 04 47. 62 52.45 
3.9 15. 82 18. 60 21.63 24. 90 28.42 32.18 36. 18 40.44 44. 93 49.67 54. 66 
4.0 16.71 19. 60 22.75 26. 14 29.78 33. 68 37.82 42.22 46. 87 91.77: 56. 93 
4.1 17. 64 20. 64 23.90 27.41 31.19 35.22 39.51 44. 06 48. 86 53.92 59.24 
4.2 18. 59 21.71 25. 09 28.73 32.63 36.80 41.24 45.93 50. 89 56.12 61.61 
4.3 19. 58 22.81 26.31 30. 08 34.12 38.43 43.01 47.86 52. 98 58.37 64. 03 
4.4 20. 61 23.95 27.57 31.47 36. 65 40.10 44.83 49.83 55.11 60. 67 66. 50 
4.5 21.67 25.13 28.88 32.90 37:22. 41.81 46. 69 51.85 57.29 63. 02 69. 02 
4.6 22.76 26. 34 30.21 34. 38 38.83 43.57 48.60 53.92 59. 52 65.42 71.60 
4.7 23. 89 27.59 31.59 35. 89 40.48 45.37 50.55 56. 03 61. 80 67.87 74.24 
4.8 25. 05 28.88 33.01 37.45 42.18 47.22 52.56 58.20 64. 14 70.38 76.92 
4.9 26.25 30.21 34.47 39. 04 43.92 49.11 54.61 60. 41 66. 52 72.94 79. 67 
5.0 27.49 31. 57 35.97 40. 68 45.71 51. 05 56.71 62. 67 68. 96 75.56 82.47 
Н г/т 
/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
1.2 11.99 13. 37 14. 82 16. 35 17. 96 19. 64 21.39 23. 23 25.13 27:12 
1,3 13.21 14. 72 16.31 17.98 19. 73 21.56 23.48 25.48 27.55 29.17 
1.4 14. 47 16.11 17. 83 19. 65 21. 55 23.53 25.61 27.77 30. 03 32.37 
1.5 15.77 17.54 19.40 21.36 23.41 25. 55 27.79 30. 12 32.55 35.07 
1.6 17.11 19. 01 21.01 22212 25. 32 27.62 30. 02 32.53 35.13 37.83 
1.7 18. 49 20. 53 22.67 24.92 27.27 29.74 32.30 34.98 37.76 40. 65 
1.8 19.91 22. 08 24.37 26.77 29.28 31.90 34. 64 37.49 40.45 43.53 
1.9 21.37 23. 68 26.11 28. 66 31.33 34.11 37. 02 40. 05 43.19 46.46 
2.0 22.87 25.32 27.90 30. 60 33.43 36.38 39.46 42. 66 45.99 49.45 




































































































































































146. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
续 ) 

Н г/т 

/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 222 223 2.4 2.5 

251 24.41 27.00 29.73 32.59 35.57 38.70 41.95 45.33 48. 85 52.50 
222 26. 00 28.73 31.61 34. 62 37:77, 41.06 44. 49 48. 06 51.76 55.60 
2.3 27. 62 30. 50 33. 53 36. 70 40. 02 43.48 47. 09 50. 84 54.73 58.77 
2.4 29.29 32.32 35.50 38.84 42. 32 45.95 49.74 53.67 57.76 62. 00 
225 31. 00 34.18 37.52 41. 02 44. 67 48.48 52.44 56.57 60. 85 65.29 
2.6 32.76 36. 09 39.59 43.25 47. 07 51.06 55.21 59.52 64. 00 68. 64 
2227 34.56 38.05 41.70 45.53 49. 53 53. 69 58.02 62. 53 67.20 72.05 
2.8 36.41 40. 05 43.87 47.86 52. 03 56.38 60. 90 65. 60 70.47 73222 
2.9 38.30 42.10 46. 08 50.25 54. 59 59.12 63. 83 68.72 73.80 79. 06 
3.0 40. 24 44.20 48.35 52. 68 57.21 61.92 66. 82 71.91 77.19 82.66 
3.1 42.23 46.35 50. 66 55.17 59. 88 64.78 69. 87 75.16 80. 64 86. 32 
222, 44.27 48.55 53. 03 57.72 62. 60 67. 69 72.98 78.47 84.16 90. 05 
2,3 46. 35 50. 80 55.45 60.31 65. 38 70. 66 76.14 81. 84 87.73 93. 84 
3.4 48. 48 53.10 57.92 62. 96 68.22 73. 69 79.37 85.27 91.38 97.70 
3.5 50. 66 55.45 60. 45 65. 67 71.11 76.78 82.66 88.76 95. 08 101. 63 
3.6 52. 89 57.85 63. 03 68.43 74. 07 79.92 86. 01 92.32 98. 86 105. 62 
3.7 55. 18 60. 30 65. 66 71.25 77.07 83.13 89. 42 95. 94 102. 69 109. 68 
3.8 57.51 62.81 62.35 74.13 80. 14 86.40 92. 89 99. 63 106. 60 113. 81 
329. 59. 89 65. 37 71.09 77. 06 83.27 89.73 96. 43 103. 38 110. 57 118. 00 
4.0 62. 33 67. 98 73. 89 80.05 86. 46 93.12 100. 03 107. 19 114. 61 122.27 
4.1 64. 82 70. 65 76. 75 83.10 89. 70 96. 57 103. 69 111. 07 118.71 126. 61 
4.2 67.36 73.38 79. 66 86.20 93. 01 100. 08 107. 42 115. 02 122. 88 131.01 
4.3 69. 96 76.16 82. 63 89.37 96. 38 103. 66 111.21 119. 04 127.13 135. 49 
4.4 72.61 79.00 85.66 92. 60 99.81 107.31 115. 07 123.12 131.44 140. 04 
4.5 75:32. 81.89 88.75 95. 89 103.31 111.01 119. 00 127227 135. 82 144. 66 
4.6 78. 08 84. 84 91.89 99.23 106. 86 114.78 122.99 131.49 140.28 149.35 
4.7 80. 90 87. 85 95.10 102. 65 110. 49 118. 62 127.05 135.78 144. 80 154. 12 
4.8 83.77 90. 92 98.37 106. 12 114.17 122.53 131.18 140. 14 149.40 158. 96 
4.9 86.70 94. 05 101.70 109. 65 117.92 126.50 135.38 144. 57 154. 07 163. 87 
5.0 89. 69 97.23 105. 09 113.25 121.74 130. 53 139. 64 149. 07 158.81 168. 86 





式 中 





= т( .H+tr: 





г. 


K 一 一 放 坡 系数 ; 








一 一 圆 形 地 坑 挖 方 深度 ， 
К И ЕЖОВ = 








В m ; 





КН, 8 


5. 放 坡 圆 形 地 坑 挖 方 量 = (nr А егу т) 


1 


КН? + а Но 





圆 形 地 坑 下 底 半 径 〈 仿 工作 面 ) ， 单 位 mi 





和 位 т. 


4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 


- 147 























































































































表 4-14 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 K=0.33 н) (单位 : m /个 ) 

Н г/т 

/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1.2 1.89 2.45 2,09 3.80 4.59 5.46 6.40 7.42 8.51 9.68 10. 92 
1.3 2.15 2:77 3.48 4.27 5.14 6.09 7.12 8.23 9.43 10.71 12. 07 
1.4 2.43 3.12 3.89 4.75 5.70 6.74 7.87 9. 08 10. 39 11.78 13.26 
1.5 2.73 3.48 4.33 5.27 6.30 7.43 8.65 9:97 11.38 12. 89 14. 49 
1.6 3.05 3.87 4.79 5.81 6.93 8.15 9.47 10. 89 12. 41 14. 03 15.76 
1.7 3.39 4.28 5.27 6.38 7.58 8.90 10. 32 11.85 13. 48 15.22 17. 07 
1.8 3.76 4.72 5.79 6.97 8.27 9. 68 11.20 12. 84 14. 59 16. 45 18. 43 
1.9 4.15 5.18 6.33 7.60 8.99 10.49 12.12 13.87 15.74 17.72 19. 83 
2.0 4. 56 5.66 6. 89 8. 25 9.73 11. 34 13. 08 14. 94 16. 92 19. 03 24:27. 
2.1 4.99 6.17 7.49 8.94 10.51 12:22 14. 07 16. 04 18. 15 20. 39 22.76 
2,2 5.45 6.71 8.11 9. 65 11.33 13.14 15.10 17.19 19. 42 21,79 24.29 
2.3 5.94 7.28 8.77 10. 40 12.18 14.10 16. 16 18. 37 20. 73 23.23 25.87 
2.4 6.45 7.87 9.45 11.18 13. 06 15. 09 17.27 19. 60 22. 08 24.71 27.50 
245 6.99 8.50 10.17 11. 99 13.98 16. 12 18.41 20. 87 23.48 26.25 29.17 
2,6 7.55 9. 15 10. 91 12. 84 14. 93 17. 18 19. 60 22.18 24.92 27.83 30. 90 
224. 8.14 9. 83 11.69 13. 72 15.92 18.28 20. 82 23.53 26. 40 29.45 32. 67 
2.8 8.77 10. 55 12.50 14. 64 16. 94 19. 43 22.09 24.92 27. 94 31.12 34. 49 
2,9 9.42 11.29 13.35 15. 59 18. 01 20.61 23.40 26.36 29,51 32. 84 36.36 
3.0 10.10 12. 07 14.23 16. 58 19.11 21.83 24.75 27.85 31. 14 34.61 38.28 
3.1 10.81 12. 88 15. 14 17. 60 20.25 23.10 26.14 29.38 32.81 36.43 40.25 
3.2 11.56 13.73 16. 09 18. 66 21.43 24.41 27.58 30.95 34. 53 38.30 42.28 
3.3 12. 34 14. 60 17. 08 19.77 22.66 25.76 29. 06 32.58 36.30 40.22 44.36 
3.4 13.14 15. 52 18.11 20.91 22202 27.15 30.59 34.24 38.11 42.20 46. 49 
3.5 13. 99 16. 47 19. 17 22209 25.23 28.58 32.16 35.96 39.98 44.22 48. 68 
3.6 14. 87 17.45 20.27 23.31 26.57 30. 07 33.78 37.73 41.90 46.30 50. 92 
3.7 15.78 18. 48 21.41 24. 57 227.297: 31. 59 35.45 3955 43.87 48.43 53.22 
3.8 16. 73 19. 54 2259 25.87 29.40 33.17 37-47 41.41 45. 89 50. 61 55.57 
3.9 17.71 20. 64 23.81 27.22 30. 88 34.79 38. 94 43. 33 47.97 52.86 57.99 
4.0 18.73 21.78 25,07 28.61 32.41 36.45 40.75 45.30 50.10 55.15 60. 45 
4.1 19.79 22,95 26.37 30. 05 33.98 38.17 42. 62 47.32 32:28 5150 62. 98 
4.2 20. 89 24.17 ОТ, 31:..52 35.60 39. 93 44. 53 49.39 54. 52 59,91 65.57 
4.3 22. 03 25.43 29.10 23,05 37.26 41.74 46.50 515532 56. 82 62.38 68.22 
4.4 23.21 26.73 30. 54 34. 62 38.97 43.61 48. 52 53.70 59.17 64.91 70. 92 
4.5 24. 42 28. 08 32. 01 36.23 40.74 45.52 50. 59 55. 94 61.58 67.49 73. 69 
4.6 25. 68 29.46 33.54 37.90 42.55 47.49 52.72 58.23 64. 04 70. 14 76. 52 






















































































































































































“148. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
续 ) 
Н г/т 

/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

4.7 26. 98 30. 90 35.11 39.61 44.41 49.51 54. 90 60.58 66. 57 72. 84 79.41 
4.8 28.32 32:37 36. 72 41.37 46.32 51.58 57.13 62.99 69. 15 75.61 82. 37 
4.9 29.71 33.89 38.38 43.18 48.29 53.70 59.42 65.45 71. 79 78. 44 85. 39 
5.0 31.14 35.46 40. 09 45. 04 50. 30 55.88 61.77 67.98 74. 50 81.33 88.48 

Н г/т 

/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2/2 253 2.4 2.5 

1.2 12. 24 13. 63 15.10 16. 64 18. 26 19. 96 21.73 23:57 25.49 27.49 
1:3 13.51 15. 03 16. 64 18. 32 20. 09 21.94 23.87 25. 89 27.98 30. 16 
1.4 14. 82 16. 48 18.22 20. 05 21.97 23.98 26. 07 26:29 30. 52 32. 88 
1.5 16. 18 17.97 19. 85 21.83 23.90 26. 07 28.32 30. 68 33.13 35.67 
1.6 17. 58 19. 51 21. 53 23.66 25.88 28.21 30. 63 33.16 35,79 38.52 
1:27. 19. 03 21. 09 23.26 26.53 27.92 30.40 33. 00 35.70 38.51 41.43 
1.8 20. 52 22.72 25. 03 27.46 30. 00 32. 66 35.42 38.31 41.30 44.41 
1.9 22. 05 24.40 26. 86 29.44 32.14 34. 97 37.91 40. 97 44. 15 47. 45 
2.0 23.63 26. 12 28.73 31.47 34. 34 37.33 40. 45 43. 69 47. 06 50. 55 
2.1 25.26 27. 89 30. 66 33.56 36. 59 39279 43.05 46.47 50. 03 93:12; 
252, 26. 94 29.72 32. 64 35.70 38.90 42.23 45.71 49.32 53. 07 56. 96 
2.3 28. 66 31.59 34. 67 37.89 41.26 44.77 48.43 52.23 56. 17 60. 26 
2.4 30. 43 33. 52 36. 75 40. 14 43. 68 47.37 51.21 55.20 59.34 63. 63 
22 32.26 35.50 38. 89 42.45 46.16 50. 02 54. 05 58.23 02,57 67. 07 
2.6 34. 13 37.52 41. 08 44.81 48. 69 52.74 56. 96 61.33 65. 87 70. 58 
227 36. 05 39.61 43.33 47.23 51.29 35,22 59. 93 64.50 69.24 74. 15 
2.8 38. 03 41.74 45.63 49.70 53.95 58.36 62. 96 67.73 72. 68 77.80 
2.9 40. 05 43.93 47.99 52.24 56. 66 61.27 66. 06 71.03 76.18 81. 52 
3.0 42.14 46. 18 50. 41 54. 83 59. 44 64. 24 69. 22 74. 40 79.76 85.31 
3.1 44.27 48.48 52. 88 57.48 62.28 67.27 72.45 77.83 83.40 89.17 
3.2 46. 46 50. 84 55.42 60.20 65. 18 70. 36 75215 81.33 87.12 93.11 
2:3 48.70 23:25 58.01 62.97 68. 15 79:43 79.11 84.91 90.91 97.12 
3.4 51. 00 55.73 60. 66 65.81 71.18 76.75 82.55 88.55 94.77 101.20 
3.5 53.36 58.26 63.37 68.71 74.27 80. 05 86. 05 92.27 98.70 105. 36 
3.6 92.77: 60. 85 66. 15 71.68 77.43 83.41 89. 62 96. 05 102.71 109. 60 
3.7 58.24 63.50 68. 98 74.70 80. 66 86. 84 93.26 99.91 106. 79 113.91 
3.8 60. 77 66.21 71.80 77.80 83.95 90. 34 96. 97 103. 84 110.95 118.30 
3.9 63.36 68. 98 74. 85 80. 96 87.31 93.91 100. 76 107. 85 115.18 122.76 
4.0 66. 01 71.81 77.87 84.18 90. 74 97-55. 104. 61 111.93 119.49 127.31 


































































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -149. 
( 续 ) 
H г/т 
/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2/9 2.3 2.4 2.5 
4.1 | 68.72 74.71 80. 96 87. 47 94. 24 101.26 | 108.54 | 116.08 | 123.88 | 131.93 
4.2 | 71.49 77. 67 84. 12 90. 83 97. 80 105.04 | 112.54 | 120.31 128.34 | 136.64 
4.3 | 74.32 80. 69 87.34 94.26 101.44 | 108.90 | 116.62 | 124.62 | 132.88 | 141.42 
4.4 | 77.21 83.78 90. 63 97.75 105.15 | 112.82 | 120.77 | 129.00 | 137.51 | 146.29 
4.5 | 80.17 86. 94 93. 98 101.32 | 108.93 | 116.82 | 125.00 | 133.46 | 142.21 | 151.23 
4.6 | 83.19 90.16 97.41 104.95 | 112.78 | 120.90 | 129.31 138.00 | 146.99 | 156.26 
4.7 | 86. 28 93. 44 100.90 | 108.66 | 116.70 | 125.05 | 133.69 | 142.62 | 151.85 | 161.38 
4.8 | 89.43 96. 80 104.47 | 112.43 | 120.70 | 129.27 | 138.15 | 147.32 | 156.80 | 166. 58 
4.9 | 92.65 100.22 | 108.10 | 116.28 | 124.78 | 133.58 | 142.68 | 152.10 | 161.83 | 171.86 
5.0 | 95.94 103.71 111.80 | 120.21 128.92 | 137.96 | 147.30 | 156.96 | 166.94 | 177.23 
Е: 放 坡 圆 形 地 坑 控 方 量 = (nr + Ма? 5 т + т) = т(2 Н+ г КН? + KI) 
式 中 ғ 圆 形 地 坑 下 底 半径 〈 含 工作 面 ) ， 单 位 mi 

天 一 一 放 坡 系数 ; 

一 一 圆 形 地 坑 挖 方 深度 ， 单 位 mi 

RR 一 一 圆 形 地 坑 上 底 半 径 =r+KH， 单 位 m。 

表 4-15 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 (当天 =0.50 时 ) 单位 : m /个 ) 

H г/т 
/т 0.5 0.6 0.7 0. 8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.2 | 2.53 3.17 3.88 4.67 5.54 6. 48 7.50 8.60 9.76 11.01 12. 33 
1.3 | 2.92 3. 64 4. 43 5.31 6. 27 7.31 8. 44 9. 64 10.93 | 12.30 13. 75 
1.4 | 3.36 4. 15 5.03 6.00 7.05 8.20 9.43 10.75 | 12.15 | 13.65 15.23 
1.5 | 3.83 4.70 5.67 6.73 7.88 9.13 10.47 | 11.91 13.44 | 15.07 16. 79 
1.6 | 4.34 5.29 6.35 7. 51 8.76 10.12 | 11.58 | 13.14 | 14.79 | 16.55 18.41 
1.7 | 4.89 5. 93 7.08 8.34 9.70 1.17 | 12.74 | 14.42 | 16.21 18.11 20.11 
1.8 | 5.49 6. 62 7.86 9.22 10.69 | 12.27 | 13.97 | 15.78 | 17.70 | 19.74 | 21.88 
1.9 | 6.12 7. 35 8.69 10.15 | 11.73 | 13.44 | 15.26 | 17.20 | 19.26 | 21.43 | 23.73 
2.0 | 6.81 8.13 9.57 11.14 | 12.84 | 14.66 | 16.61 18.68 | 20.88 | 23.21 25. 66 
2.1 | 7.54 8.96 10.51 12.19 | 14.00 | 15.95 | 18.03 | 20.24 | 22.58 | 25.05 | 27.66 
2.2 | 8.32 9. 84 11.50 | 13.29 | 15.23 | 17.30 | 19.51 | 21.86 | 24.35 | 26.98 | 29.74 
2.3 | 9.15 10.77 | 12.54 | 14.46 | 16.52 | 18.72 | 21.07 | 23.56 | 26.20 | 28.98 | 31.19 
2.4 | 10.03 | 11.76 | 13.65 | 15.68 | 17.87 | 20.21 | 22.69 | 25.33 | 28.12 | 31.06 | 34.16 
2.5 | 10.96 | 12.81 14. 81 16.97 | 19.29 | 21.76 | 24.39 | 27.18 | 30.13 | 33.23 | 36.49 
2.6 | 11.95 | 13.91 16.04 | 18.32 | 20.77 | 23.39 | 26.17 | 29.11 | 32.21 | 35.48 | 38.91 
2.7 | 13.00 | 15.08 | 17.33 | 19.74 | 22.33 | 25.09 | 28.01 | 31.11 | 34.37 | 37.81 4.41 






















































































































































































:150. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
%) 
Н г/т 

/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
2.8 14.10 16.30 18.68 21.23 23.96 26.86 29.94 33.19 36. 62 40.23 44.01 
2:9 15.27 17.59 20.10 22.78 25.65 28.71 31.94 35.36 38. 96 42.74 46.70 
3.0 16.49 18.94 21.58 24.41 27.43 30. 63 34. 02 37. 60 41.37 45.33 49.48 
3.1 17.78 20.36 23.14 26.11 29.27 32.63 36. 19 39. 94 43. 88 48. 02 52. 35 
3.2 19. 13 21.85 24.76 27. 88 31.20 34.72 38.44 42.36 46.48 50. 80 55.33 
3.3 | 20.55 23.40 26.46 29.73 33.20 36.88 40.77 44.86 49.17 53.68 58.39 
3.4 22.04 25. 03 28.23 31. 65 35.28 39.13 43.19 47.46 51.95 56. 65 61. 56 
3.5 23. 59 26.73 30. 08 33. 66 37.45 41.46 45.70 50. 15 54. 82 59.72 64. 83 
3.6 25.22 28.50 32.01 35.74 39.70 43.88 48.29 52.93 57.79 62. 88 68.20 
3.7 26.92 30.35 34.01 37.90 42. 03 46.39 50. 98 55. 80 60. 86 66. 15 71.67 
3.8 28.69 32.27 36. 09 40. 15 44. 45 48. 99 53. 76 58.78 64. 03 69. 52 75.25 
3.9 | 30. 54 34. 28 38.26 42. 48 46. 96 51.67 56. 64 61. 84 67. 30 72.99 78. 93 
4.0 32.46 36. 36 40. 51 44. 90 49. 55 54. 45 59.61 65. 01 70. 66 76.57 82.73 
4.1 34.47 38.52 43.84 47.41 52.24 57.33 62.67 68.28 74. 14 80. 26 86. 63 
4.2 36. 55 40. 77 45.26 50. 01 55. 02 60. 30 65. 84 71.65 77. 72 84. 05 90. 65 
4.3 38.71 43.10 47.77 52.70 57.90 63.37 69.11 75.12 81.40 87.95 94.78 
4.4 40.96 45.52 50. 36 55. 48 60.87 66.53 72.48 78.70 85.20 91.97 99. 02 
4.5 43.30 48.03 53.05 58. 35 63. 94 69. 80 75. 95 82.38 89.10 96.10 103. 38 
4.6 45.71 50. 63 55.83 61. 32 67.10 73.17 79. 53 86. 18 93.11 100. 34 107. 86 
4.7 48.22 53.32 58.71 64. 39 70.37 76.65 83.22 90. 08 97.24 104.70 112.45 
4.8 50. 82 56.10 61.68 67. 56 73.74 80.22 87.01 94.10 101. 49 109. 18 117. 17 
4.9 53.51 58.97 64.74 70. 82 77.21 83.91 90. 91 98.23 105. 85 113.77 122. 01 
5.0 56.29 61.94 67.91 74. 19 80.79 87.70 94.93 102.47 110. 32 118.49 126.97 
Н г/т 

/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
1:2 13. 72 15.19 16.74 18.36 20. 06 21.83 23.68 25.60 27.60 29.67 
123 15. 28 16. 89 18.59 20.36 22.22 24.16 26.18 28.29 30.47 32.74 
1.4 16.90 18. 66 20.51 22.45 24.47 26.58 28.78 31.07 33.44 35.90 
1.5 18. 60 20.51 22.51 24.61 26. 80 29. 09 31.47 33.94 36.51 29-17 
1.6 20.37 22.44 24.60 26.86 29.22 31.68 34.25 36.91 39.68 42.54 
1.7 22.22 24.44 26.76 29.19 31.73 34.37 37.12 39.98 42.94 46.01 
1.8 24.15 26.52 29. 01 31.61 34.33 37.15 40. 09 43.15 46.31 49.59 
1;9 26. 15 28.69 31. 34 34. 12 37.01 40. 03 43.16 46. 41 49. 79 53. 28 
2.0 28. 23 30. 93 33. 76 36.71 39. 79 43.00 46.33 49.78 53.37 57.07 
2.1 30. 40 33.27 36.27 39.40 42.67 46.07 49.60 53.26 57.05 60. 98 

































































































































































式 中 /一 一 同形 地 坑 下 底 半 径 〈 含 工作 面 ) ， 单 位 m; 
K 一 一 放 坡 系数 ; 




















卫 一 一 圆 形 地 坑 挖 方 深度 ， 单 位 m; 
R 一 一 圆 形 地 坑 上 底 半 径 =r+KH， 单 位 m。 

















4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 .1S1 . 
(8) 

Н г/т 

/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2:53, 2.4 2.5 

2.2 32. 65 35. 69 38.87 42.18 45. 64 49.23 52.97 56. 84 60. 84 64. 99 
253, 34. 98 38.19 41.55 45. 06 48.71 52.50 56.44 60. 52 64.75 69. 12 
2.4 37.40 40. 79 44. 33 48. 03 51.87 55.87 60. 02 64.31 68.76 73.36 
2.5 39.90 43.48 47.21 51.10 55.14 59. 34 63. 70 68. 22 72.89 71:12 
2.6 42.50 46.26 50. 18 54.26 58.51 62.92 67.50 72.23 77.13 82.20 
2.7 45.19 49.13 53.25 57.53 61. 98 66.61 71.40 76.36 81.49 86.80 
2.8 47.97 52.10 56.41 60. 90 65. 56 70.40 75.41 80. 60 85.97 91.51 
2.9 50. 84 55.17 59. 68 64.37 69. 25 74.30 79. 54 84. 96 90. 57 96. 35 
3.0 53. 82 58. 34 63. 05 67.95 73. 04 78.32 83.79 89.44 95.28 101. 32 
3.1 56. 88 61.61 66. 53 71.64 76. 95 82.45 88.15 94. 04 100. 12 106. 41 
3.2 60. 05 64. 98 70. 10 75.43 80. 96 86. 69 92. 62 98. 75 105. 09 111. 62 
3.3 63. 32 68. 45 73.79 79. 34 85. 09 91.05 97.22 103. 59 110. 18 116.97 
3.4 66. 69 72. 03 77.58 83.35 89. 33 95.53 101. 94 108. 56 115. 39 122. 44 
3.5 70. 16 75.71 81.49 87.48 93. 69 100. 12 106. 78 113.65 120.74 128. 05 
3.6 73.74 79.51 85.50 91.72 98.17 104. 84 111.74 118.87 126.22 133.79 
3.7 77.42 83.41 89. 63 96. 08 102. 76 109. 68 116. 83 124.21 131. 82 139. 67 
3.8 81.22 87.43 93.87 100. 56 107. 48 114. 65 122. 05 129. 69 137.57 145. 68 
3.9 85.12 91.55 98.23 105. 15 112.32 119.73 127. 39 135.30 143. 44 151. 84 
4.0 89.14 95.80 102.71 109. 87 117.29 124.95 132. 87 141. 04 149.46 158. 13 
4.1 93.27 100. 16 107.31 114.71 122.38 130. 30 138.48 146.91 155.61 164. 56 
4.2 97.51 104. 63 112. 02 119. 68 127.59 135.77 144. 22 152. 93 161. 90 171. 14 
4.3 101. 87 109. 23 116. 86 124. 77 132. 94 141. 38 150. 09 159. 08 168. 33 177. 86 
4.4 106. 35 113. 95 121. 83 129. 98 138. 41 147. 12 156. 11 165. 37 174. 91 184. 72 
4.5 110. 94 118.79 126. 92 135. 33 144. 02 153. 00 162. 26 171. 80 181. 63 191. 74 
4.6 115. 66 123.75 132.13 140. 80 149.76 159. 01 168. 55 178.38 188.49 198. 90 
4.7 120. 50 128. 84 137. 48 146. 41 155. 64 165. 16 174. 98 185. 10 195. 51 206. 21 
4.8 125. 46 134. 06 142. 96 152. 15 161. 65 171.46 181. 56 191.96 202.67 213. 68 
4.9 130. 55 139.40 148. 56 158. 03 167.81 177.89 188.28 198. 98 209. 98 221.30 
5.0 135. 77 144. 88 154. 30 164. 04 174. 10 184. 46 195. 15 206. 14 217. 45 229. 07 

Е: 放 坡 圆 形 地 坑 控 方 量 = (nr + Га mR в 2) = т На СКН + KI ) 

















































































































152. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
表 4-16 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 (当天 =0.67 时 ) 单位 : m /个 ) 

Н г/т 

/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1.2 3.27 3.99 4.78 5.65 6. 59 7.61 8.71 9.88 11.12 12.44 13. 84 
1.3 3.83 4.64 5.52 6. 49 7.54 8.67 9.89 11.18 12. 56 14. 02 15.56 
1.4 4.45 5.35 6.33 7.41 8.57 9.81 11.15 12.57 14. 09 15. 69 17.37 
1.5 5.13 6.12 7.21 8.39 9.67 11. 03 12.50 14. 06 15.71 17.45 19.29 
1.6 5.88 6.97 8.16 9.45 10. 85 12.34 13.93 15. 63 17.43 19. 32 21. 32 
1.7 6. 69 7.88 9.18 10. 59 12.11 13.73 15.46 17.30 19. 24 21.29 23.45 
1.8 72237! 8.87 10. 29 11.82 13.46 15.22 17. 09 19. 07 21.16 23.37 25. 69 
1.9 8.52 9.93 11.47 13.12 14.90 16. 79 18.81 20. 94 23.19 25.56 28. 05 
2.0 9.54 11. 07 12.73 14. 52 16.43 18.46 20. 62 22.91 25. 32 27.86 30. 53 
9-1 10. 64 12.30 14. 08 16. 00 18. 05 20.23 22.55 24. 99 27.57 30.28 33.12 
222 11. 83 13.61 15. 52 17. 58 19.77 22.10 24.57 27.18 29. 93 32.81 35.84 
2.3 13. 09 15. 00 17. 05 19.25 21. 59 24. 08 26.71 29. 49 32. 41 35.47 38. 68 
2.4 14. 45 16. 49 18.68 21. 02 23552 26.16 28.96 31.90 35. 00 38.25 41.65 
2.5 15. 89 18. 07 20.40 22.90 25.55 28.35 31.32 34.44 37.72 41.16 44.75 
2.6 17.42 19.72 22:29 24. 87 27. 68 30. 66 33.80 37.10 40. 56 44.19 47.98 
2:27. 19. 05 21.51 24.15 26. 96 29.93 33. 08 36.40 39. 88 43. 54 47.36 51.35 
2.8 20.77 23.39 26. 18 29.15 32.30 35. 62 39.12 42.79 46. 64 50. 66 54. 86 
2.9 22. 59 25.37 28.32 31.46 34.78 38.28 41.96 45.83 49. 87 54.10 58.52 
3.0 24. 52 27. 45 30. 57 33. 88 37.38 41. 06 44.93 49.00 53.25 57. 69 63.31 
3.1 26. 55 29. 65 32.94 36. 42 40.10 43.97 48. 04 52.30 56. 76 61.41 66.26 
3.2 28. 69 31.96 35.42 39. 08 42.95 47.01 51.28 55.74 60. 41 65.28 70. 35 
3.3 30.95 34. 38 38. 02 41. 87 45. 92 50. 18 54. 65 59.33 64.21 69.30 74. 60 
3.4 33.31 36.92 40.72 44.78 49. 03 53.49 58.17 63. 06 68. 16 73.48 79. 01 
3.5 35.80 39.58 43.59 47. 82 52.27 56. 94 61. 82 66.93 72.26 77.80 83.57 
3.6 38.40 42.37 46.57 50. 99 55.64 60. 52 65. 62 70.95 76.51 82.29 88.30 
3.7 41.13 45.29 49. 68 54.30 59.16 64.25 69.57 75.13 80.92 86.94 93.19 
3.8 43.98 48.33 52.92 57.75 62. 82 68.13 73.67 79.46 85.48 91.75 98.25 
3.9 46. 96 51.50 56.30 61. 34 66. 62 72.15 77.93 83.95 90.21 96.72 103. 48 
4.0 50. 07 54. 82 59.82 65. 07 70.57 76.33 82.34 88.59 95.10 101. 86 108. 88 
4.1 53.31 58.27 63.48 68. 95 74. 68 80. 66 86.91 93.41 100. 16 107.18 114. 45 
4.2 56. 69 61. 86 67.28 72. 98 78.93 85. 15 91. 64 98. 38 105. 40 112. 67 120. 21 
4.3 60. 21 65. 59 71.24 77.16 83.34 89. 80 96. 53 103. 53 110. 80 118. 34 126. 15 
4.4 63.87 69.47 75.34 81.49 87.92 94. 62 101. 59 108. 85 116. 38 124. 19 132.27 























































































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 153. 
( 续 ) 

Н г/т 
/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
4.5 67. 68 73.50 79.60 85.98 92.65 99. 60 106. 83 114. 34 122.14 130.22 138.58 
4.6 71.64 77.68 84. 01 90. 64 97. 55 104. 75 112. 24 120.01 128. 08 136. 44 145. 08 
4.7 75.75 82. 02 88. 59 95. 45 102.61 110. 07 117. 82 125.86 134. 20 142. 84 151.77 
4.8 80. 01 86. 51 93. 32 100. 44 107. 85 115. 56 123. 58 131. 90 140. 52 149. 44 158. 66 
4.9 84. 42 91.17 98.22 105. 59 113.26 121.24 129. 52 138.12 147. 02 156.23 165. 75 
5.0 89. 00 95.99 103. 29 110.91 118. 84 127. 09 135. 65 144. 53 153.72 163.22 173. 04 
Н г/т 
/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2:2 2.3 2.4 2.5 
1.2 15.31 16. 86 18. 48 20.18 21.95 23.80 25.73 27.73 29.80 31.95 
1-3 17.18 18. 88 20. 67 22.54 24. 48 26.51 28. 63 30. 82 33. 09 35.45 
1.4 19. 15 21.01 22.97 25.01 27.13 29.35 31.65 34. 05 36.53 39. 09 
1.5 21.23 23.26 25.38 27.60 29.91 32.31 34.81 37.41 40.10 42.88 
1.6 23.41 25.61 27.91 30.31 32.81 35.41 38.11 40.91 43.81 46.81 
1.7 25.71 28.09 30. 56 33.15 35.84 38.64 41.54 44. 55 47.67 50. 90 
1.8 28.13 30. 68 33.34 34.11 39. 00 42. 00 45.11 48.34 51.68 55.13 
1.9 30. 66 33.39 36.24 39.21 42.30 45.50 48.83 52.28 55.84 59.53 
2.0 33.32 36.23 39.27 42.44 45. 73 49.15 52. 69 56.36 60. 16 64. 08 
2-1 36. 09 39.20 42.44 45.81 49.31 52.94 56.71 60. 60 64. 63 68.79 
2:2 39. 00 42.30 45.74 49.31 53. 03 56. 88 60. 87 65. 00 69.27 73.67 
2.3 42. 03 45.53 49.17 52.96 56. 89 60. 97 65.19 69. 55 74. 06 78.72 
2.4 46.20 48.90 52.75 56.75 60. 91 65.21 69. 66 74.27 79. 03 83.93 
2:5 48.50 52.41 56.47 60. 69 65. 07 69.61 74. 30 79.15 84.16 89.32 
2.6 51.94 56. 06 60. 34 64.78 69. 39 74.16 79.10 84.20 89.46 94. 89 
2.7 55. 52 59. 85 64. 36 69. 03 73.87 78.88 84. 06 89. 42 94. 94 100. 63 
2.8 59. 24 63. 79 68. 52 73.43 78. 51 83. 77 89.20 94. 81 100. 59 106. 55 
2.9 63. 11 67. 89 72. 85 77.99 83.31 88.82 94.50 100. 37 106. 43 112. 66 
3.0 67.13 72.13 77.33 82.71 88.28 94. 04 99.98 106. 12 112.44 118.96 
3.1 71.30 76. 54 81.97 87.59 93. 42 99.43 105. 64 112. 05 118.65 125. 44 
3.2 75. 63 81.10 86.77 92.65 98.72 105. 00 111.48 118.16 125. 04 132.12 
3.3 80.11 85.82 91.74 97.87 104.21 110.75 117.50 124. 46 131. 62 138.99 
3.4 84.75 90.71 96. 88 103.27 109. 87 116. 68 123.71 130.95 138.40 146. 07 
3:5 89. 56 95. 77 102. 19 108. 84 115.71 122.79 130. 10 137. 63 145. 37 153. 34 
3.6 94. 53 100. 99 107. 68 114. 59 121. 73 129. 09 136. 69 144. 50 152.55 160. 82 
3.7 99. 67 106. 39 113. 34 120. 52 127.94 135. 59 143.47 151.58 159.92 168. 50 
3.8 104. 99 111.97 119. 18 126. 64 134. 34 142. 27 150. 44 158. 85 167. 50 176. 39 






























































































































































2154. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
2) 
Н г/т 
/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 222 223 2.4 222 
3.9 110.47 117.72 125.21 132.94 140.92 149. 15 157. 62 166. 33 175.29 184. 50 
4.0 116. 14 123. 65 131. 42 139. 44 147.71 156.23 165. 00 174. 02 183.29 192. 82 
4.1 121. 99 129.77 137.82 146. 12 154. 69 163. 51 172. 58 181. 92 191. 51 201. 36 
4.2 128. 01 136. 08 144. 41 153. 01 161. 87 170. 99 180. 38 190. 03 199. 94 210. 12 
4.3 134. 23 142.58 151.20 160. 09 169.25 178. 68 188. 38 198. 35 208. 59 219. 10 
4.4 140. 63 149. 27 158. 18 167. 37 176. 84 186. 58 196. 60 206. 89 217.46 228.31 
4.5 147. 23 156. 15 165. 36 174. 86 184. 63 194. 69 205. 03 215. 66 226. 56 2342793 
4.6 154. 01 163.24 14275 182. 055 192. 64 203. 02 213. 69 224. 64 235. 89 247.42 
4.7 161. 00 170. 52 180. 34 190. 45 200. 86 211.56 222.56 233.86 245.45 257.33 
4.8 168. 19 178.12 188.14 198.57 209.30 220. 33 231. 66 243.30 255.24 267.48 
4,9 175. 57 185.71 196. 15 206. 90 217.96 229.32 240. 99 252.98 265. 26 277. 86 
5.0 183. 17 193. 61 204. 37 215. 45 226. 84 238. 54 250. 56 262. 89 275.53 288.49 
Е: 放 坡 圆 形 地 坑 控 方 量 = (nr + Vnr mnR + тА?) = nr Н + г КН? + KH ) 
式 中 “一 一 圆 形 地 坑 下 底 半 径 ( 含 工作 面 )， 单 位 m; 
一 一 放 坡 系数 ; 
万 一 一 圆 形 地 坑 控 方 深度 ， 单 位 m; 
R 圆 形 地 坑 上 底 半 径 =r+KH， 单 位 m。 
表 4-17 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 玉 =0.75 时 ) 单位 : m /个 ) 
H r/m 
/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1:1 1:2, 1.3 1.4 1:5 
172 3. 66 4,41 5.24 6. 14 7.13 8.18 9.31 10. 52 11.80 13.16 14. 59 
1:3 4,31 92.19 6. 08 7. 09 8.19 9.36 10. 62 11.95 13. 37 14. 87 16. 46 
1.4 5.02 5.97 7.00 8.13 9.34 10. 63 12. 02 13.49 15. 05 16.70 18.44 
1.5 5.82 6.87 8.01 9.25 10. 58 12. 00 13.52 15.14 16. 84 18. 65 20. 54 
1.6 6. 69 7.84 9.10 10. 46 11.91 13.47 15.13 16. 89 18.75 20.71 22.77 
1.7 7.63 8.90 10.28 11.76 13. 35 15. 04 16. 85 18.76 20. 77 22.89 25.12 
1.8 8.67 10. 05 11.55 13.16 14. 89 16. 72 18. 68 20.74 22.92 25.21 27.61 
1.9 9.79 11.29 12.92 14. 67 16. 53 18. 52 20. 62 22.84 25. 19 27. 65 30.23 
2.0 11. 00 12. 63 14. 39 16. 27 18.28 20. 42 22. 68 25.07 27. 58 30. 22 32. 99 
2.1 12.30 14. 06 15.96 17. 99 20.15 22.44 24.87 27.42 30.11 32.93 35.89 
2,2, 13.70 15. 60 17. 64 19. 82 22.13 24. 59 27.18 29.91 32.78 35.78 38.93 
2:3 15.21 17.25 19.43 21.76 24.24 26. 86 29. 62 32.53 35. 58 38. 78 42. 12 
2.4 16. 81 19. 00 21. 34 23. 83 26.46 29. 25 32.20 35. 29 38. 53 41.92 45.47 
2:5 18.53 20. 87 23.36 26. 01 28.82 31.78 34.91 38.19 41. 62 45.21 48.96 
2.6 20.36 22.85 25.51 28. 32 31.30 34. 45 37.76 41.23 44. 86 48.66 52.62 




















































































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 155. 
( 续 ) 

Н г/т 
/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
2:7 22.30 24.95 27.77 30. 76 33.92 37.25 40.75 44. 42 48. 26 52.27 56. 44 
2.8 24. 37 27.18 30.17 33.34 36. 68 40.20 43. 89 47.76 51.81 56. 03 60. 43 
2.9 26. 55 29. 54 32.70 36. 05 39. 58 43.29 47.19 51.26 55.52 59.96 64. 59 
3.0 28.86 32. 02 35.37 38.90 42. 62 46.53 50. 63 54.92 59.40 64. 06 68.92 
3.1 31.30 34. 64 38.17 41.90 45. 82 49. 93 54.24 58.74 63. 44 68. 34 73.43 
3.2 33.88 37.40 41.12 45. 04 49.16 53.48 58.01 62.73 67. 66 72.78 78.11 
3.3 36. 59 40.30 44.21 48. 33 52. 66 57.19 61. 94 66. 89 72. 05 77.41 82. 98 
3.4 39. 44 43.34 47.45 51.78 56.32 61.07 66. 04 71.22 76. 61 82.22 88. 04 
3.5 42.44 46.53 50.85 55.38 60. 14 65.11 70.31 75.73 81.36 87.22 93.29 
3.6 45.58 49. 88 54. 40 59. 15 64. 13 69. 33 74. 76 80.41 86.29 92.40 98.73 
3.7 48.87 53.38 58.11 63. 08 68.28 73.72 79.38 85.28 91.41 97.78 104. 38 
3.8 52.32 57. 03 61.99 67.18 72.61 78.28 84.19 90. 34 96. 73 103. 35 110. 22 
3.9 55.92 60. 86 66. 03 71.45 Лл. 10; 83.03 89.19 95. 59 102. 24 109. 13 116. 27 
4.0 59. 69 64. 84 70. 25 75. 90 81.81 87. 96 94. 37 101. 03 107. 95 115.11 122. 52 
4.1 63. 62 69. 00 74.63 80. 53 86. 68 93. 09 99.75 106. 67 113. 86 121.29 128.99 
4.2 67.72 73.33 79.20 85.34 91.74 98.40 105. 33 112.52 119.97 127. 69 135. 67 
4.3 71.99 77.84 83.95 90. 33 96. 99 103.91 111.10 118.57 126. 30 134. 30 142. 58 
4.4 76.44 82.52 88.88 95. 52 102. 43 109. 62 117. 08 124. 82 132. 84 141. 13 149. 70 
4.5 81. 07 87. 39 94. 00 100. 90 108. 07 115. 53 123. 27 131.29 139. 60 148. 18 157. 06 
4.6 85. 88 92. 45 99. 32 106. 47 113.91 121. 64 129. 66 137.97 146. 57 155.46 164. 64 
4.7, 90. 87 97. 70 104. 83 112. 25 119. 96 127. 97 136. 28 144. 88 153. 77 162. 96 172. 45 
4.8 96. 06 103. 14 110. 53 118.22 126.22 134.51 143.11 152. 00 161.20 170.70 180. 50 
4.9 101. 44 108. 79 116. 44 124.41 132. 68 141.27 150. 16 159.35 168. 86 178.67 188. 80 
5.0 107. 01 114. 63 122. 56 130. 81 139.37 148.24 157.43 166. 94 176.75 186. 89 197. 33 
Н г/т 
/т 1.6 1:7 1.8 1.9 2.0 2.1 2:42. 253 2.4 2. 5 
1.2 16. 10 17. 68 19. 34 21.07 22. 88 24. 77 26. 73 28.76 30. 88 33. 06 
1.3 18. 12 19. 87 21.69 23.60 25. 59 27.67 29. 82 32. 06 34.38 36.77 
1.4 20. 26 22.18 24. 18 26.27 28.45 30.71 33. 06 35. 50 38. 03 40. 65 
1/5 22.53 24. 62 26. 80 29. 07 31. 44 33.90 36.46 39.11 41.85 44. 69 
1.6 24. 93 27.19 29. 56 32. 02 34. 58 37.25 40. 01 42. 88 45. 84 48. 91 
1.7 27.46 29.90 32.45 35.11 37. 88 40.75 43.72 46.81 50. 00 53.30 
1.8 30. 13 32.76 35.50 38.35 41. 32 44.40 47.60 50.91 54.33 57.86 
1.9 32. 93 35. 75 38. 69 41.75 44. 93 48.23 51. 64 55.18 58.84 62. 61 
2.0 35. 88 38.89 42. 03 45.30 48. 69 52.21 55.86 59.63 63.52 67.54 


























































































































了 一 一 放 坡 系数 ; 





万 一 -一 


河 











Р— 


рен) 





ТЕЛЕ, 8 
5 ЕЖ -ғ КН, 8 
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和 位 m。 




















“156. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
续 ) 
Н т/т 

/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2-1 2:2 2.3 2.4 2:% 
2.1 38.97 42. 19 45.53 49.01 52. 63 56.37 60.25 64.25 68. 39 72.67 
22 су), 42.21 45.63 49.19 52. 89 56.73 60.70 64.81 69. 06 73.45 77.98 
2.3 45.61 49.24 53.01 56.93 61. 00 65.21 69. 56 74. 06 78.70 83.49 
2.4 49.16 53. 00 57. 00 61.15 65. 45 69. 89 74. 49 79.24 84.14 89.20 
2759, 52. 87 56. 94 61.16 65. 54 70. 07 74. 76 79.61 84. 62 89. 79 95. 11 
2.6 56. 75 61. 04 65. 49 70.10 74. 88 79.82 84.93 90.20 95.63 101.22 
2-3. 60. 79 65.31 69. 99 74. 85 79. 88 85.07 90. 44 95.97 101. 68 107. 55 
2.8 65. 01 69.76 74. 68 79.78 85. 06 90. 52 96.15 101.95 107. 93 114. 09 
2.9 69. 39 74. 38 79.55 84.91 90. 44 96.16 102. 06 108.14 114.40 120. 85 
3.0 73. 96 79.19 84.61 90. 22 96. 01 102. 00 108. 17 114. 53 121. 08 127. 82 
3.1 78.71 84. 19 89. 86 95.73 101.79 108. 05 114.50 121.15 127.99 135. 02 
3.2 83. 64 89.37 95.30 101.44 107.77 114.30 121. 04 127.98 135.11 142. 45 
3.3 88.76 94. 75 100. 94 107. 35 113.96 120.77 127.80 135. 03 142.47 150.11 
3.4 94. 08 100. 33 106. 79 113.46 120. 35 127.46 134.77 142.30 150. 05 158. 00 
3.5 99. 59 106.10 112.84 119.79 126.96 134.36 141.97 149. 81 157. 86 166. 14 
3.6 105. 29 112. 08 119. 09 126. 33 133.79 141.48 149.40 157.54 165.91 174.51 
3.7 111.20 118.27 125.56 133. 09 140. 85 148. 84 157. 06 165. 52 174. 21 183. 13 
3.8 117. 32 124. 66 132. 24 140. 06 148. 12 156.42 164. 95 173. 73 182. 74 191. 99 
3.9 123. 65 131. 27 139. 15 147. 26 155. 63 164.23 173. 09 182.18 191. 53 201.11 
4.0 130.19 138.10 146.27 154. 69 163.36 172.28 181.46 190. 88 200. 56 210. 49 
4.1 136. 94 145.16 153.62 162.35 171.34 180. 58 190. 08 199. 83 209. 85 220. 12 
4.2 143.92 152.43 161.21 170.24 179,55 189.11 198. 94 209. 04 219. 39 230. 02 
4.3 151. 12 159. 94 169. 02 178. 38 188. 00 197.90 208. 06 218.50 229.20 240. 18 
4.4 158. 55 167.67 177.07 186.75 196.70 206. 93 217.44 228.22 239.28 250. 61 
4.5 166.21 175. 65 185.36 195.37 205. 65 216.22 227. 07 238.20 249. 62 261. 32 
4.6 174.10 183.86 193. 90 204. 23 214. 86 225.77 236.97 248.45 260. 23 272.30 
4.7 182.23 192.31 202. 68 213.35 224. 32 235. 57 247. 13 258. 98 271. 12 283. 56 
4.8 190. 61 201. 01 211.72 222.73 234. 04 245. 65 257.56 269.77 282.29 295.11 
4.9 199.22 209. 96 221.01 232. 36 244. 02 255.99 268. 27 280. 85 293. 74 306. 94 
5.0 208. 09 219.17 230. 55 242.26 254.27 266. 60 279.25 292.21 305. 48 319. 07 

注 ; 放 坡 圆 形 地 坑 控 方 量 = --Н(т” + VE ст” в 2) = т Нот КН? + КР) 

式 中 + 一 圆 形 地 坑 下 底 半 径 ( 含 工 作 面 )， 单 位 mi 







































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 157 · 
# 4-18 ”常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 (当天 =1.00 时 ) 和 位 : m*/ 个 ) 

Н г/т 

/т 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1.2 5.01 5.88 6. 82 7.84 8.93 10.10 11.35 12.67 14. 06 15.53 17. 08 
1.3 5.98 6.96 8.02 9.16 10. 39 11. 69 13. 08 14. 55 16. 10 17.74 19. 45 
1.4 7. 05 8.15 9. 34 10. 61 11.98 13.43 14. 97 16. 60 18.31 20.11 22.01 
1.5 8.25 9.47 10. 79 12.21 13.71 15. 32 17.01 18. 80 20. 69 22.67 24.74 
1.6 9.57 10.92 12.38 13. 94 15. 60 17.36 19.22 21.18 23.24 25.40 27. 66 
1.7 11. 02 12. 52 14. 12 15. 83 17.64 19. 56 21. 59 23.73 25. 97 28.32 30. 78 
1.8 12.61 14. 25 16. 00 17.87 19.85 21.94 24.15 26. 46 28.90 31.44 34.10 
1.9 14. 35 16. 14 18. 05 20. 08 22:22 24. 49 26. 88 29. 39 32. 01 34.76 37.62 
2.0 16.23 18.18 20.25 22.45 24.78 27.23 29.80 32.51 35.33 38.29 41.36 
2.1 18.27 20. 39 22.63 25. 00 27.51 30.15 32.92 35.82 38.86 42. 03 45.32 
2:2 20. 48 22.76 25.18 27.74 30.43 33.27 36.24 39.35 42. 60 45.98 49.51 
2.3 22.86 25.31 27.92 30. 66 33.55 36. 59 39.77 43. 09 46. 56 50.17 53.93 
2:4. 25.41 28. 05 30. 84 33.78 36.87 40.11 43.50 47. 05 50.74 54. 59 58.58 
2.5 28.14 30.97 33.96 37.10 40.40 43.85 47.46 51.23 55.16 59.25 63.49 
2.6 31.07 34. 09 37.27 40. 62 44.14 47.81 51.65 55.65 59. 82 64.15 68. 64 
2.7 34. 18 37.41 40.80 44. 36 48. 09 52. 00 56. 07 60.31 64. 72 69.30 74. 05 
2.8 37.50 40. 93 44. 54 48. 32 52.28 56.41 60. 72 65. 21 68. 87 74.71 79. 73 
2.9 41. 03 44. 67 48.50 52.51 56.70 61.07 65. 63 70. 36 75.28 80. 39 85.67 
3.0 44.77 48.63 52. 68 56. 93 61.36 65.97 70.78 75.78 80. 96 86.33 91. 89 
3.1 48.73 52.82 57.10 61. 58 66.26 71.13 76.19 81.45 86.90 92.55 98.40 
3.2 52.91 57.24 61.76 66. 48 71.41 76.54 81.87 87.39 93.13 99. 06 105. 19 
3.3 57.33 61. 89 66. 66 71. 64 76. 82 82.21 87.81 93.62 99. 63 105. 85 112.28 
3.4 61.99 66.79 71.81 77. 05 82.50 88.16 94. 03 100. 12 106. 42 112. 94 119. 67 
35.9. 66. 89 71.95 77.23 82. 72 88. 44 94. 38 100. 54 106. 91 113. 51 120. 33 127.37 
3.6 72. 04 77.36 82.90 88. 67 94. 66 100. 88 107. 33 114. 00 120. 90 128. 03 135. 38 
3.7 77. 45 83. 03 88.85 94. 89 101. 17 107. 68 114. 42 121. 39 128. 60 136. 04 143.71 
3.8 83.13 88.98 95.07 101. 39 107. 96 114.76 121.81 129. 09 136. 61 144. 37 152.37 
3.9 89. 07 95.20 101. 57 108. 19 115. 05 122.15 129.51 137.10 144. 94 153. 03 161. 36 
4.0 95.29 101.70 108. 36 115.28 122.44 129. 85 137. 52 145. 43 153. 60 162. 02 170. 69 
4.1 101. 80 108. 50 115.45 122.67 130. 14 137. 86 145. 85 154. 09 162. 60 171. 35 180. 37 
4.2 108. 59 115. 59 122. 84 130. 36 138. 15 146. 20 154. 51 163. 09 171. 93 181. 03 190. 40 
4.3 115. 68 122.98 130. 54 138. 38 146. 48 154. 86 163. 50 172. 42 181. 60 191. 06 200. 79 
4.4 123. 07 130. 67 138. 55 146. 71 155. 14 163. 85 172.83 182.10 191. 63 201.45 211. 54 
4.5 130. 77 138. 69 146. 89 155.37 164. 13 173. 18 182.51 192.12 202. 02 212.20 222. 66 
4.6 138.78 147. 02 155. 54 164. 36 173.46 182. 86 192. 54 202.51 212.77 223.32 234. 16 
4.7 147.11 155. 68 164. 54 173.69 183. 14 192. 89 202. 93 213.26 223. 89 234. 82 246. 04 
4.8 155.77 164. 67 173. 87 183. 37 193. 17 203. 27 213. 68 224. 39 235. 39 246. 70 258.31 
4.9 164. 77 174. 00 183. 55 193.40 203. 56 214. 03 224. 80 235.88 247. 28 258. 98 270. 98 
5.0 174. 10 183. 68 193. 57 203. 78 214. 31 225.15 236. 30 247.77 259. 55 271.64 284. 05 






























































































































































“158. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
续 ) 

Н г/т 

/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2:2; 2.3 2.4 2:5 

1.2 18.70 20. 40 22247 24.01 25. 94 27.94 30. 01 32.16 34.38 36. 68 
1.3 21:25. 23.13 25. 09 27.13 29.26 31.46 33.75 36. 12 38.57 41.10 
1.4 23.99 26. 05 28.21 30.45 32.78 35.20 37.71 40.30 42.99 45.76 
1.5 26.91 29.17 31.53 33.98 36. 52 39.16 41.89 44.72 47.64 50. 66 
1.6 30. 03 32.49 35. 05 27,72 40. 48 43.35 46.31 49.38 52. 54 55.81 
1.7 33. 34 36. 01 38. 79 41. 68 44. 67 47.76 50. 97 54.28 272770 01,22 
1.8 36. 87 39.75 42.75 45.86 49. 08 52. 42 55.87 59.43 63.11 66. 90 
1.9 40. 61 43.71 46. 94 50.28 53.74 57,32 61. 02 64. 84 68.78 72. 84 
2.0 44. 57 47.90 51. 35 54. 94 58. 64 62. 48 66. 43 70. 52 74.73 79. 06 
2.1 48. 75 52. 32 56. 01 59. 84 63. 80 67.89 72.11 76.46 80.95 85.57 
2,2 53.17 56.97 60. 91 64. 99 69. 21 73.56 78. 05 82. 68 87. 45 92. 36 
23 57. 83 61. 88 66. 07 70.40 74. 88 79.51 84.28 89.19 94.25 99.45 
2.4 62. 73 67. 03 71.48 76. 08 80. 83 85.73 90. 78 95. 98 101. 34 106. 84 
2:5 67. 88 72. 44 77.15 82. 02 87. 05 92.23 97,57 103. 07 108. 73 114. 54 
2.6 73.30 78.11 83.10 88.24 93.35 99. 03 104. 66 110. 66 116.42 122.55 
227 78. 97 84. 06 89. 32 94. 75 100. 35 106. 11 112. 05 118.16 124. 44 130. 88 
2.8 84.92 90.28 95. 82 101. 54 107. 43 113.50 119.75 126.17 132.77 139. 54 
2.9 91. 14 96. 79 102. 62 108. 63 114. 82 121.20 127.76 134.50 141. 43 148. 53 
3.0 97. 64 103. 58 109. 70 116. 02 122. 52 129.21 136. 09 143.16 150. 42 157.87 
3.1 104. 43 110.67 117. 09 123.72 130. 53 137.55 144.75 152.15 159.75 167. 54 
3.2 111. 52 118. 06 124.79 131.73 138.87 146.21 153.75 161.49 169. 43 177.59 
3.3 118.91 125.75 132.80 140. 06 147. 53 155.20 163. 08 171.16 179. 46 187. 96 
3.4 126. 61 133.77 141. 14 148. 72 156. 52 164. 53 172. 75 181.19 189. 84 198.71 
3.5 134. 62 142.10 149. 80 157.71 165. 85 174.21 182.78 191.58 200. 60 209. 83 
3.6 142. 96 150. 76 158. 79 167. 04 175. 53 184. 24 193. 17 202. 33 211.72 221. 33 
3.7 151. 61 159.75 168. 12 176. 72 185. 56 194. 62 203. 92 213. 45 228.202. 233. 21 
3.8 160. 61 169. 08 177. 80 186. 75 195. 94 205. 37 215. 04 224. 95 235.10 245. 49 
3.9 169. 94 178. 76 187. 83 197. 14 206. 69 216. 50 226. 54 236. 84 247.37 258. 15 
4.0 179. 62 188. 79 198. 21 207. 89 217.82 228. 00 238.43 249.11 260. 04 271. 22 
4.1 189. 64 199. 18 208. 97 219.01 229.32 239. 88 250. 70 261. 78 273.11 284. 70 
4.2 200. 03 209. 93 220. 09 230.51 241.20 252.15 263.37 274.85 286. 59 298. 60 
4.3 210. 78 221. 05 231. 59 242.39 253.47 264. 82 276. 44 288.32 300. 48 312.91 
4.4 221.91 232.55 243.47 254.67 266. 14 277.89 289.91 302.22 314. 80 327.65 
4.5 233.40 244. 43 255.74 267.33 279.21 291.37 303. 81 316. 53 329. 54 342. 83 
4.6 245. 29 256.70 268.41 280. 40 292. 69 305.26 318. 12 331.27 344.71 358. 44 
4.7 257.56 269.37 281.48 293. 88 306. 58 310.57 332. 86 346.45 360. 33 374.50 
4.8 270. 23 282.44 294. 96 307. 78 320. 89 334. 32 348. 04 362. 06 376. 39 391. 02 















































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -159. 
(8) 
Н г/т 
/т 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 22 2.3 2.4 2.5 
4.9 283.30 295. 92 308. 85 322. 09 335. 64 349. 49 363. 65 378.12 392.90 407.99 
5.0 296. 78 309.81 323.17 336. 83 350.81 365.11 379.71 394. 64 409. 87 425.42 
НЕ, 放 坡 圆 形 地 坑 挖 方 量 = нт? + а өт) = (OP Н г КН? + КОН?) 





式 吕 





9. + 
































h 一 一 圆 形 地 坑 下 底 半径 〈 含 工作 面 ) ， 单 位 mi 
K 一 一 放 坡 系数 ; 
一 一 贺 形 地 坑 挖 方 深度 ， 单 位 m; 
R 一 一 圆 形 地 坑 上 底 半径 = г КН, А то 
石 方 体积 折算 系数 表 〈 表 4-19 ) 





表 4-19 土石 方 体积 折算 系数 








天 然 密实 度 体 积 虚 方 体积 夯实 后 体积 松 填 体 积 
1.00 1.30 0.87 1. 08 
0.77 1.00 0.67 0. 83 
1.15 1.49 1.00 1.24 
0. 93 1.20 0.81 1. 00 








10. 土壤 及 岩石 ( 普 氏 ) 的 分 类 (24-20) 
表 4-20 土壤 及 岩石 ( 普 氏 ) 的 分 类 

















































































































































































































天 然 温 Р 6 т ы 
ЫЗ 土壤 及 岩石 名 称 2” еня ЖАН (аҚ 系数 
分 类 | 分 类 А 均 容量 С таану 一 Б 
/(kg/cm’) 及 工具 f 
Ж ке/ш? ) /min 
ГА 1500 
砂 壤土 1600 МЖ 
0.5 -0.6 
4 腐 殖 土 1200 Ж 
Ра 600 
轻 壤 和 黄土 类 土 1600 
潮湿 而 松散 的 黄土 , 软 的 盐 渍 士 和 碱 | 1600 
+ 
一 ` 二 类 平均 15mm 以 内 的 松散 而 软 的 砾石 1700 
土壤 含有 草根 的 密实 腐 殖 土 1400 тн 
含有 直径 在 30mm 以 内 根 类 的 泥炭 和 | 1100 22. 
I қ 并 少数 0.6~0.8 
腐 殖 土 锚 开 控 
挫 有 卵石 . 碎 石 和 石 届 的 砂 和 腐 殖 土 1650 қаны 
含有 卵石 或 碎 石 杂质 的 胶结 成 块 的 填 | 1750 
含有 卵石 . 碎 石 和 建筑 料 杂 质 的 砂 壤 | 1900 
肥 粘 土 其 中 包括 石炭 纪 、 侏 罗 纪 的 粘 | 1800 
土 和 冰 粘 土 
重 壤 土 . 粗 砾石 , 粒 径 为 15 ~40mm 的 1750 ж 
碎 石 和 卵石 Нн 
三 类 土壤 | Ш 干 黄土 和 挫 有 碎 右 或 卵石 的 自然 含水 | 1790 ке а 
含有 直径 大 于 30mm 根 类 的 腐 殖 土 或 | 1400 
Ў 0 
摊 有 碎 石 或 卵石 和 建筑 碎 料 的 土壤 1900 



































“160. 工程 造价 常用 图 表 手 册 





































































































































































































































































































( 续 ) 
天 然 湿 ЕЕ 轻 钻 5. ЖЕ 
2 土壤 及 岩石 名 称 а 8 a 
分 类 分 类 均 容量 ,| 进 lm 耗 时 
/(kg/em’) 及 工具 f 
/(kg/m’) /min 
土 会 碎 石 重 粘土 其 中 包括 侏 罗 纪 和 石 1950 
英 纪 的 硬 粘土 
含有 碎 石 .卵石 .建筑 碎 料 和 重 达 1950 2 Є 
站 类 25kg 的 奖 石 (总 体积 10% 以 内 ) 等 杂质 ШЕ 
е М ЛЕ 和 援 棍 1.0-1.5 
冰 渍 粘土 ,含有 重量 在 50kg 以 内 的 巨 2000 нж 
砾 其 含量 为 总 体积 10% 以 内 (30% ) 
泥 板 石 2000 
不 含 或 含有 重量 达 10kg 的 奖 石 1950 
含有 重量 在 50kg 以 内 的 巨 砾 ( 占 体积 2100 
10% 以 上 ) 的 冰 渍 石 部 分 用 手 
ЕЕ а 1800 Е? Ш-Н, 
松石 V і 小 于 200 | 小 于 3.5 1.5-2.0 
胶结 力 弱 的 砾石 1900 部 分 用 爆 
各 种 不 坚实 的 片 石 2600 破 来 开 挖 
ян 2200 
凝 灰 石 和 浮石 1100 
松软 多 孔 和 裂隙 严重 的 石灰 石和 介质 1200 ЖҮЙ 
М | 石灰石 200 -400 3.5 爆破 法 2-4 
中 等 硬 变 的 片 石 2700 来 开 挖 
中 等 硬 变 的 泥 灰 石 2300 
石灰 石 胶 结 的 带 有 卵石 和 沉积 岩 的 砾 2200 
石 Ж 
МІ 风化 的 和 有 大 裂缝 的 粘土 质 砂 石 2000 400 ~ 600 6.0 方法 4-6 
ЖЕЛ 坚实 的 泥 板 石 2800 挖 
坚实 的 泥 灰 石 2500 
砾 质 花 岗 石 2300 
泥 灰 质 石灰 石 2300 爆破 
МІ 粘土 质 砂 石 2200 600 ~ 800 8.5 方法 6-8 
砂 质 云母 片 石 2300 挖 
硬 石膏 2900 

























































































































































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 161 
( 续 ) 
天 然 湿 轻 钻 Г 
51 ніш 土壤 及 岩石 名 称 о 9. т 5, 
分 类 | 分 类 均 容量 进 lm 耗 时 
/(kg/em’) 及 工具 f 
/(kg/m’) /min 
严重 风化 的 软弱 的 花 岗 石 、 片 麻石 和 2500 
正 长 石 
滑石 化 的 蛇 纹 石 2400 
致密 的 石灰 石 2500 爆破 方 
区 、 800 ~1000| 11.5 8-10 
含有 卵石 .沉积 石 的 渣 质 胶 结 的 砾石 2500 法 开 挖 
砂 石 2500 
砂 质 石灰 质 片 石 2500 
ЕЭ 78 3000 
24 2700 
坚固 的 石灰 石 2700 
X 大 理 石 2700 |000 ~1200| 15.0 ЖЕСІ 10-12 
石灰 胶结 的 致密 砾石 2600 ДЕ 
坚固 砂 质 片 石 2600 
粗 花 岗 石 2800 
非常 坚硬 的 白云 石 2900 
ШЕН 2600 В 
| 。 五 其 质 胶结 的 含有 火成岩 之 卵石 的 砾 | 2800 ооо -1400| 18.5 | ЖЕУІ осад 
普 五 法 开 挖 
石英 胶结 的 坚固 砂 石 2700 
坚 粗 粒 正 长 石 2700 
2 ТЕА 270 
片 麻石 2600 5 
ХІ 非常 坚固 的 石炭 石 2900 1400-1600) 22.0 НЕ 14-16 
硅 质 胶结 的 含有 火 成 石 之 卵石 的 砾石 | 2900 А2 
ял 2600 
中 粒 花 岗 石 3100 
坚固 的 片 麻石 2800 
ЛІ ЖЕН саи 1600 ~ 1800] 27. 5 ас 16 ~ 18 
2621 2500 法 开 控 
坚固 的 粗 面 石 2800 
中 粒 正 长 石 2800 
非常 坚硬 的 细 粒 花 岗 石 3300 
花岗岩 麻石 2900 еи 
Х| 闪 长 石 2900 |1800 -2000| 32.5 Ел 18-20 
高 硬度 的 石灰 3100 ЕД 
ПИ: 2700 



































































































































































































































































































































162. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
天 然 湿 Т 
кн | 普 氏 i ко 1. А Т” 
СИЕ 土壤 及 岩石 名 称 а | 方法 系数 
分 类 | 分 类 均 容量 ГІЗІ 
/(kg/cm’ ) 及 工具 f 
/(kg/m’) /min 
安 山 石 .玄武 石 、 坚 固 的 角 页 石 3100 шы 
XV 高 硬度 的 辉 绿 石和 闪 长 石 2900 12000 ~2500| 46.0 20-25 
ТЕ 坚固 的 辉 长 石和 石英 石 2800 т 
坚 
石 拉 长 玄武 石和 橄 槛 玄武 厂 Те! РЭМ 
Ж 7 
ХИТ ЗЕДІ 大 于 2500| 大 于 60 | 大 于 25 
3300 法 开 挖 
石 
4.2 桩 基础 工程 
4.2.1 工程 量 计 算 公式 
桩 基础 工程 工程 量 计 算 见 表 4-21 。 
表 4-21 桩 基础 工程 工程 量 计算 
项 目 计算 公式 计算 规则 
预制 钢筋 混凝土 方 桩 的 体积 : 
І ВАЕ ЕЕ А, В НЕ ЕД 
у= АхВхіх АМ = т” 
式 中 А ИГЕН ТТЕ (ш) ога 
нән 1000” 2222. 预制 构件 的 制作 工程 量 ， 应 按 图 纸 计 算 的 
一 Ў і ЕНУ 局 т 
混凝土 方术 оине 实体 积 〈 即 安装 工程 量 ) 另 加 相应 安装 项 目 
/一 一 预制 方 桩 的 设计 长 度 (т) (包括 桩 尖 ， ҚАНА 
中 规定 的 损耗 量 
不 扣除 桩 尖 虚 体积 ) 
N 一 一 预制 方 桩 的 根 数 
V=n(R -rr)xLxN = т? 预制 桩 尖 按 虚 体 积 ， 即 以 桩 尖 全 长 乘 以 最 
К СИИ ои 
е 式 中 R 2 ) ee ИЕ 
Ен г 管 桩 的 内 径 (т) 预制 构件 的 制作 工程 量 ， 应 按 图 纸 计 算 的 
”+ [一 一 管 桩 的 长 度 (т) 实体 积 ( 即 安装 工程 量 ) 另 加 相应 安装 项 目 
М ОН (п) 中 规定 的 损耗 量 
疫 各 类 预制 柱 截面 面积 乘 以 送 桩 长 度 СВ 
V = 送 桩 深 x 桩 截面 面积 x 桩 根 数 = ( 桩 顶 面 标 -... in 
с ЈС а Е Т Е ао ВЕ 庄 顶 面 至 上 月 然 
送 桩 | 高 -0.5 -自然 地 坪 标高 ) x 桩 截面 面积 x 桩 根 数 = | 
坪 面 男 加 0.5m) ， 以 立方 米 计 算 。 送 桩 后 孔 




















洞 如 需 回 填 时 ， 按 土石 方 工程 相应 项 目 计 算 





































































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 163 
( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
1 
у= "0° жі 洪 注 混凝土 体积 了 按 设计 桩 长 〈 包 括 柱 尖 ， 
不 扣除 桩 尖 虚 体积 ) 与 超 灌 长 度 之 和 乘 以 设 
现 浇 混 凝 圭 计 桩 断面 面积 ， 以 立方 米 计 算 
сілі i 18 
灌注 桩 аф ри (а) 超 灌 长 度 设计 有 规定 的 ， 按 设计 规定 ; 设 
计 无 规定 的 : 0. 25m 计 
4 性 外 半径 (т) 计 无 规定 的 ， 按 计算 
泥 奖 运输 > ШІ (т) 计 
he (лалы 0 泥浆 运输 按 成 孔 体积 (т?) 计算 
V= 一 TD2 xLxN 混凝土 柱 、 砂 桩 、 砂 石柱 、 碎 石柱 的 体积 
Е У, РАО ВЕ СЕЕ, ТИ ВЕЕ 
Н) 乘 以 设计 规定 桩 径 ， 如 设计 无 规定 让 
жені, 式 中 D 一 按 设 计 或 套 管 第 外 径 (m) 体积 ) 乘 以 设计 规定 桩 径 ， 如 设计 无 规定 时 ， 
OE ЕЕН 
жиен ІК (в) (采用 预制 钢 盘 混凝土 桩 尖 | ЕЕЕ НЕН 
4142 П =} УЕ П М 
н.вкженелен, чжнее) ， 扩 大 桩 的 体积 用 复 打 法 时 按 单 桩 体积 乘 以 
次 数 计算 ;用 翻 捅 法 时 按 单 ЕЗУ: 
oe 次 数 计算 ;用 翻 插 法 时 按 单 桩 体积 乘 以 系数 
М-Ж ҚЫ 
| 各 类 灌注 桩 分 别 按 其 成 也 方式 及 填料 相应 
Ун = тр хх № 
ж За 项 目 计算 
Ps = 0? x (E40.25) хм 钻 孔 体积 了 按 实 钻 孔 长 度 乘 以 设计 桩 截面 
жет 而 积 计算 (单位 为 m )， 灌 注 混凝土 体积 了 
жан 站 ГЕ 
85 И е) НЕЕ 〈 包 括 桩 尖 ， 不 扣除 桩 尖 虚 体积 
了 一 -一 К (т 
ы 与 超 灌 长 度 之 和 乘 以 设计 桩 断面 面积 ， 以 立 
NE 
桩 的 根 数 желе 
Аталы ам, шел, Ж 
人 工控 孔 入 崖 工程 量 单独 计算 。 强 风化 岩 不 作 入 着 处 
混凝土 护 二 理 ; 中 风化 岩 套 用 入 岩 增加 费 相应 项 目 ; 微 


ЖЕЛІДЕ 


























风化 岩 按 人 岩 增 加 费 相应 项 目 乘 以 系数 1.2。 
岩石 风化 程度 见 表 4-22 























































































































































































































“164. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
表 4-22 岩石 风化 程度 
风化 程度 特 征 
微风 化 岩石 新 鲜 ， 表 面 稍 有 风化 迹象 
1) 结构 和 构造 层 理 清晰 
下 等 风化 2) 宕 体 被 节理 、 裂 际 分 割 成 块 状 (20 ~ 50cm) ， 裂 际 中 填充 少量 风化 物 ， 锤 击 声 脆 ， 且 不 易 
击 碎 
3) 用 饮 难 挖掘 ， 用 岩心 钻 方 可 钻 进 
1) 结构 和 构造 层 理 不 甚 清晰 ， 矿 物 成 分 已 显著 变化 
强风 化 2) 岩 体 被 节理 、 和 裂隙 分 割 成 块 状 (2 ~ 20cm ) ， 碎 石 用 手 可 折断 
3) ЯНА ЫН, ТИК ЖЫ 
4.2.2 工程 量 计 算数 据 表 
1. 预制 钢筋 混凝土 方 桩 体积 表 ( 表 4-23) 
表 4-23 预制 钢筋 混凝土 方 桩 体积 (单位 : ош?) 
桩 断面 边 长 /mm 
桩 长 /m 
250 х250 300 x 300 350 х350 400 х400 
5.0 0. 3125 0. 4500 0. 6125 0. 8000 
5.5 0.3437 0.4950 0.6737 0. 8800 
6.0 0.3750 0.5400 0.7350 0.9600 
6.5 0.4062 0.5850 0.7962 1. 0400 
7.0 0.4375 0. 6300 0. 8575 1.1200 
725 0. 4687 0. 6750 0.9187 1.2000 
8.0 0. 5000 0. 7200 0. 9800 1.2800 
8.5 0.5312 0. 7650 1. 0412 1. 3600 
9.0 0. 5625 0. 8100 1.1025 1. 4400 
9.5 0. 5937 0. 8550 1.1637 1. 5200 
10.0 0. 6250 0. 9000 1. 2250 1. 6000 
2. 钢筋 混凝土 贺 桩 体积 表 ( 表 4-24) 
表 4-24 钢筋 混凝土 圆 桩 体积 (单位 : ош?) 
桩 断面 边 长 /mm 
桩 长 /m 
250 300 350 400 
5.0 0. 2453 0.3532 0. 4808 0. 6280 
9.9 0. 2698 0. 3886 0. 5289 0. 6908 
6.0 0. 2944 0. 4239 0. 5770 0. 7536 
6.5 0. 3189 0. 4592 0. 6250 0. 8164 
7.0 0. 3434 0. 4945 0. 6731 0. 8792 
















































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -165. 
( 续 ) 
桩 断面 边 长 /mm 
桩 长 /m 
250 300 350 400 
7.5 0. 3684 0. 5299 0.7212 0.9420 
8.0 0. 3925 0. 5652 0.7693 1.0048 
8.5 0.4170 0. 6005 0. 8173 1.0676 
9.0 0.4416 0.6358 0. 8655 1. 1304 
9.5 0. 4661 0. 6712 0.9135 1. 1932 
10.0 0. 4906 0. 7065 0.9616 1. 2560 
3. 常用 人 工 挖 孔 桩 标准 段 护 壁 和 桩 芯 混 凝 土 量 表 ( 表 4-25 ) 
表 4-25 常用 人 工 挖 孔 桩 标准 段 护 壁 和 桩 芯 混 凝 土 量 
(АЈ 0. 10m， 高 度 1. 00m) (Му: ош?) 
标准 段 上 口外 径 /m 护 壁 М5 合计 备注 
0.80 0.2513 0. 3875 0. 6388 
0.90 0.2827 0. 5053 0. 7880 
1.00 0. 3142 0. 6388 0. 9530 
1.10 0. 3456 0. 7880 1. 1336 
1.20 0. 3770 0. 9530 1. 3300 
1.30 0. 4084 1. 1336 1. 5420 
1.40 0. 4398 1. 3299 1. 7697 
1. 50 0. 4712 1. 5420 2.0132 
1.60 0. 5026 1.7698 2.2724 
1.70 0. 5340 2.0132 2.5472 
1.80 0. 5654 2.2724 2.8378 合计 混凝土 
1.90 0. 5968 2.5473 3.1441 量 即 为 人 工 
2. 00 0. 6282 2. 8379 3. 4661 控 孔 土石 方 量 
2. 10 0. 6596 3. 1442 3. 8038 
2. 20 0. 6910 3. 4662 4. 1572 
2. 30 0. 7224 3. 8040 4. 5264 
2.40 0.7538 4. 1574 4.9112 
2.50 0. 7852 4.5265 5.3117 
2.60 0. 8166 4.9114 5. 7280 
2.70 0. 8480 5.3119 6. 1599 
2.80 0. 8794 5. 7282 6. 6076 
2.90 0. 9108 6. 1602 7. 0710 
3.00 0. 9422 6.6078 7.5500 

















































































































“166: 工程 造价 常用 图 表 手 册 
4. 土质 鉴别 表 (24-26) 
表 4-26 土质 鉴别 
土壤 级 别 
内 容 
一 级 土 二 级 土 
砂 层 连续 厚度 < 1m > lm 
砂 夹 层 
砂 层 中 卵石 含量 一 <15% 
压缩 系数 >0. 02 <0.02 
物理 性 能 
孔 院 比 >0.7 <0.7 
静 力 触 探 值 <50 >50 
力学 性 能 
动力 触 探 系 数 <12 >12 
每 米 纯 沉 桩 时 间 平 均值 <2min >2min 
桩 经 外 力作 用 较 易 沉 入 桩 经 外 力作 用 较 难 沉 入 的 
说 明 的 土 ,土壤 中 来 有 较 薄 的 | 土 , 土壤 中 来 有 不 超过 3m 的 
砂 层 连续 厚度 砂 层 


4.3 ШЯ Т. 


4.3.1 工程 量 计算 公式 


砌 筑 工 程 工程 量 计算 见 表 























427, 
表 4-27 砌 筑 工 程 工 程 量 计 算 













































































































































































项 目 计算 公式 计算 规则 
墙 长 (L4,) x 墙 高 (4) = m2( 外 墙 毛 面积 ) 
扣 门 窗 洞口 面积 : - ош? = ш? (外 墙 净 面积 
扣 0.3m? 以 上 其 他 洞口 面积 :- > 
m? (外 墙 净 面 积 ) x 墙 厚 = ош 
ee нына 计算 墙 体 时 ,应 扣除 门窗 洞口 .过 人 
УК Дар Нр: 
洞 . 空 疾 以 及 嵌入 墙 身 的 钢筋 混凝土 柱 、 
柱 体积 (来 自 于 钢筋 混凝土 柱 的 体积 工程 量 ) 2-00” ed 
轿 梁 体积 (来 自 于 钢筋 混凝土 轿 梁 的 体积 工程 量 5... 2. 
) 金 的 体积 ,不 扣除 每 个 面积 在 0.3m? 以 
о ЕСРИ РНЕ ЧЕЗ 
те 过 梁 体 积 (来 上 混凝土 过 梁 的 体积 工程 量 
амы ты ЕЕЕ ТТГ 
а х " 钢筋 . 木 筋 、 铁 件 、 钢 管 等 所 占 的 体积 , 凸 
М Пп. 
ООА А ) 出 砖 墙 面 的 窗台 虎 头 砖 .压顶 线 .山墙 泛 
者 垃圾 道 р әр 7А 1825 н к ЕЕ Е һо 
КЕН ЛЕТІН ІІ: | 水 . 烟 向 根 .门窗 套 \ 三 皮 砖 以 下 腰 线 、 挑 
ТІ. Е, Е Л 
工程 量 合计 : т 





式 中 








省 长 (2 ) 一 一 外 墙 中 心 线 的 长 度 (m) 





少 高 (加) 一 一 按 定额 计算 规则 规定 计算 (m) 








4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -167. 





项 目 计算 公式 计算 规则 








砌 筑 弧 形 砖 墙 、 砖 基础 按 相应 项 目 每 
10 т? 砌 体 增加 人 工 1.43 ТН 
础 与 墙 身 的 划分 以 设计 室内 地 坪 为 




















Ун, = (基础 高 x 基础 墙 厚 + 大 放 脚 增加 断面 积 ) x 墙 长 
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РА " 界 , 设 计 室 内 地 坪 以 下 为 基础 ,以 上 为 墙 

қай» 
身 。 基 础 与 墙 身 使 用 不 同 材料 时 ,位 于 

高 度 = 大 放 脚 增加 断面 积 基础 墙 厚 

则 шаа ее 设计 室内 地 坪 上 300mm 以 内 时 ,以 不 同 

则 : 
У 材料 为 分 界线 ;超过 +300mm 时 ,以 设计 

Уа = (基础 高 + 折 加 高 度 ) x 基础 墙 厚 x 墙 长 




















ҰК анна Қазу о 室内 地 坪 为 分 界线 。 砖 . 石 围墙 ,以 设计 
折 加 高 度 可 预先 算 好 , 制 成 表格 ,用 时 查 表 求 得 ( 见 表 4-28 ) 室外 地 坪 为 分 界线 ,以 下 为 基础 ,以 上 为 
条 形 夸 Шы 

基础 





















































(1) 等 高 式 
Sy =0.007875n x (п+1) 

(2) 不 等 高 式 (底层 为 126mm) 

当 n 为 奇数 时 

Sw =0.001969 x (n+1) х (3n+1) 

当 为 偶数 时 

















砖 基础 ӛң =0. 001969 хп х (3л +4) 分 等 高 式 和 不 等 高 式 计算 ,工程 量 合 
大 放 脚 (3) 不 等 高 式 (底层 为 63mm) 并 到 砖 基 础 计算 


Ша 为 奇数 时 
8 =0.001969 x (n+1) х (3n-1) 


当 为 偶数 时 





Sy =0. 001969 ха x (3n+2) 
式 中 5 一 一 人 态 基 础 大 放 脚 折 加 的 截面 增加 面积 
n 砖 基础 大 放 脚 的 层 数 
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У-АхВхН«Уумит т 
砖 柱 的 截面 尺寸 Am) 
砖 柱 的 计算 高 度 (m) 











砖 柱 不 分 柱 身 和 柱 基 , 其 工程 量 合 并 
后 , 按 砖 柱 项 目 计算 























ен: 式 中 А,В 
H 
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工程 造价 常用 图 表 手 册 


















































































































































































































































































































































( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
(1) 等 高 式 柱 基 放 脚 ( 柱 尺 寸 :a xD) 
Уу = 0. 007875л(п +1) [а +0 + (2п +1) 2/4] 
(2) 不 等 高 式 ( 底 层 为 126mm ) 
Vim =0.007875(n +1)[ (3n+1) (a+b) +a(n+1)/4] 后 , 按 传 柱 项 目 计算 
为 个 数 砖 柱 大 放 脚 工程 量 应 合并 计算 
n 内 
去 村 } 
、 Ууу =0.001969n[ (3n+4)(a+b) + (n+1)?/4] 桂 的 尺寸 axb 
Ў 
(3 ) 不 等 高 式 ( 底 层 为 63mm ) 
п 为 奇数 时 
Ууу = 0. 001969 (n+1)[ (3n-1)(a+b) +n /4] 
n 为 偶数 时 
У ов = 0. 001969п[ (Зп +2) (а+6) +п(п+1) 4] 
式 中 п 砖 柱 大 放 脚 的 层 数 
ПЕТЕ ТЭ 7. КЕНЕТТЕН 
ЕТ ЕТТІ Ананы 
НЫШ Г.Б 
大 放 脚 砖 哲 基础 大 放 脚 增加 体积 见 表 4-29 
墙 面 匀 缝 面积 $ 按 墙 面 垂 直 投 影 面积 
计算 
а 应 扣除 墙 裤 和 墙 面 抹 灰 所 占 的 面积 ， 
墙 面 “| 式 中 Si 一 一 墙 面 垂直 投影 面积 (m ) 不 扣除 门窗 洞口 及 门窗 套 、 腰 线 等 零 
ЕЗ 5, 一 一 墙 裙 抹 灰 所 占 的 面积 (mm?) 抹 灰 所 占 的 面积 ,但 埃 和 门窗 洞口 侧 壁 
5; 一 一 墙 面 抹 灰 所 占 的 面积 (m?) 的 勾 颖 面积 也 不 增加 
独立 柱 \、 房 上 烟 向 勾 缝 , 按 图 示 尺 寸 以 
平方 米 计算 
TA rg 2 钢筋 砖 过 梁 体 积 V 按 图 示 尺寸 (设计 
= 0. ХИМ х (洞口 觉 +0. шот 
此 公式 是 在 设计 没 规定 尺寸 时 的 参考 公式 ,着 设 计 有 规定 ,出 | ӨНЕ лаж іі 
УІ Е М Ууну 225 аа, 5 т А 
аки 9 无 规定 时 , 按 门 窗 洞口 宽度 两 端 共 加 
Шы ПЕТ 500 тт, ИЕ 440 тт 计算 
钢筋 夸 




















4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 169. 





项 目 计算 公式 计算 规则 











(1) 当 洞口 宽 小 于 1500mm 时 




































































































































































КҮЗ” V=0.24 x 墙 厚 x (洞口 宽 +0.1)= аһ? 巷 平 入 体积 了 了 按 设 计 长 度 和 设计 高 度 
(2) 当 洞口 宽大 于 1500т 时 计算 
У =0. 365 х х (洞口 宽 +0.1) = ош 
24-28 砖 基础 大 放 脚 折 加 高 度 
砖 墙 厚 度 /mm 
础 类 别 放 脚 层 数 115 240 365 490 
折 加 高 度 /m 
1 0. 137 0. 066 0. 043 0. 032 
2 0.411 0. 197 0. 129 0. 096 
3 0. 822 0. 394 0.259 0. 193 
4 1.369 0. 656 0. 432 0.321 
5 2.054 0. 984 0. 647 0. 482 
6 2.876 1.378 0. 906 0. 675 
1 0. 137 0. 066 0. 043 0. 032 
2 0.274 0. 131 0. 086 0. 064 
3 0. 685 0.328 0.216 0.161 
不 等 高 式 
4 0. 959 0. 459 0. 302 0. 225 
5 1. 643 0.788 0.518 0. 386 
6 2.055 0. 984 0. 647 0.707 
表 4-29 ЕЕК ЯЯ (单位 :m ) 
凸 出 墙 面 宽 
放 脚 1/21% 116 твр 2% 
ЕЖ 放 脚 形式 
等 高 式 间隔 式 等 高 式 间隔 式 等 高 式 间隔 式 等 高 式 间隔 式 
1 0. 002 0. 002 0. 004 0. 004 0. 006 0. 006 0. 008 0. 008 
2 0. 006 0. 005 0. 012 0. 010 0.018 0.015 0. 023 0. 020 
3 0. 012 0. 010 0. 023 0. 020 0. 035 0. 029 0. 047 0. 039 
4 0. 020 0. 016 0. 031 0. 024 0.059 0. 047 0. 078 0. 063 
5 0. 029 0. 024 0. 059 0. 047 0.088 0. 070 0. 117 0. 094 
6 0. 041 0. 032 0. 082 0. 065 0. 123 0. 097 0. 164 0. 129 
7 0.055 0. 043 0.19 0. 086 0. 164 0. 129 0.216 0. 172 
8 0. 07 0. 055 0.141 0. 109 0.211 0. 164 0.281 0.219 


























-170. 工程 造价 常用 图 表 手 册 





4.3.2 工程 量 计 算数 据 表 





1. 标准 砖 等 高 式 砖 墙 基 大 放 脚 折 加 高 度 表 ( 表 4-30 ) 
表 4-30 ”标准 砖 等 高 式 砖 墙 基 大 放 脚 折 加 高 度 










































































折 加 高 度 /m 
Ы | 增加 断 
层 数 1/21% 21% 1 -% 21% 2 -% 31% 面 面 积 
(0. 115) (0.24) (0.365) (0.49) (0.615) (0.74) /т? 
- 0. 137 0. 066 0. 043 0. 032 0. 026 0.021 0. 01575 
== 0.411 0. 197 0. 129 0. 096 0. 077 0. 064 0. 04725 
= 0. 822 0. 394 0. 259 0. 193 0. 154 0. 128 0. 0945 
四 1. 369 0. 656 0. 432 0. 321 0. 259 0. 213 0. 1575 
五 2. 054 0. 984 0. 647 0. 482 0. 384 0.319 0.2363 
六 2. 876 1.378 0. 906 0. 675 0. 538 0. 447 0. 3308 
ЗЕ 一 1. 838 1. 208 0. 900 0.717 0. 596 0. 4410 
八 一 2. 363 1. 553 1. 157 0. 922 0. 766 0. 5670 
九 一 2. 953 1. 942 1. 447 1. 153 0. 958 0.7088 
十 一 3. 609 2. 373 1.768 1. 409 1.171 0. 8663 
Е: 1. 本 表 按 标准 砖 双 面 放 脚 ， 每 层 等 高 12. бет (二 皮 砖 ,二 灰 缝 ) 砌 出 6. 25cm 计算 。 
2. 本 表 折 加 墙 基 高 度 的 计算 ， 以 240 x115 х53 (mm) ИЕН, Іст 灰 缝 及 双 面 大 放 脚 为 准 。 
_ 放 脚 断 面 面 积 〈m”) 











3. 折 加 高 度 (m) 













































































墙 厚 (м) 
4. 采用 折 加 高 度数 字 时 ， 取 两 位 小 数 ， 第 三 位 以 后 四 侈 五 人 。 采 用 增加 断面 数字 时 ， 取 三 位 小 数 ， 第 四 位 以 后 
四 含 五 人 。 
2. 等 高 式 砖 基础 断面 面积 表 ( 表 4-31) 
表 4-31 等 高 式 砖 基础 断面 面积 位 : т>) 
一 层 放 脚 
砖 基 厚 度 /mm 
砖 基 深度 /mm 
115 240 365 490 

150 0. 0330 0. 0518 0. 0714 0. 0892 
200 0. 0388 0. 0638 0. 0887 0.1137 
250 0. 0445 0. 0758 0. 1069 0. 1382 
300 0. 0503 0. 0878 0. 1252 0. 1627 
350 0. 0560 0. 0998 0. 1434 0. 1872 
400 0. 0618 0.1118 0. 1617 0. 2117 
450 0. 0675 0. 1238 0. 1799 0. 2362 
500 0. 0733 0. 1358 0. 1982 0. 2607 
550 0. 0790 0. 1478 0. 2164 0. 2852 
600 0. 0848 0. 1598 0. 2347 0. 3097 
650 0. 0905 0. 1718 0. 2529 0. 3342 
700 0. 0963 0. 1838 0. 2712 0. 3587 
750 0. 1021 0. 1958 0. 2896 0. 3833 





















































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 171 . 
( 续 ) 
二 层 放 脚 
洁 基 厚度 /mm 
砖 基 深 度 /mm 
115 240 365 490 
300 0.0818 0.1195 0. 1566 0. 1940 
350 0. 0875 0.1313 0. 1748 0.2185 
400 0. 0933 0. 1433 0. 1931 0. 2430 
450 0. 0990 0. 1553 0.2113 0.2675 
500 0. 1048 0. 1673 0. 2296 0. 2920 
550 0. 1105 0. 1793 0. 2478 0.3165 
600 0. 1163 0.1913 0. 2661 0. 3410 
650 0. 1220 0. 2033 0. 2843 0. 3655 
700 0. 1278 0.2153 0. 3026 0. 3900 
750 0. 1335 0. 2273 0. 3208 0. 4145 
800 0. 1393 0. 2393 0. 3391 0. 4390 
850 0. 1450 0.2513 0. 3573 0. 4635 
900 0. 1508 0. 2633 0. 3456 0. 4880 
三 层 放 脚 
基 厚度 /mm 
苇 基 深度 /mm 
240 365 490 
400 0. 1906 0. 2405 0. 2906 
450 0. 2026 0.2588 0.3151 
500 0.2146 0. 2770 0. 3396 
550 0. 2266 0. 2953 0. 3641 
600 0. 2386 0. 3135 0. 3886 
650 0. 2506 0.3318 0.4131 
700 0. 2626 0. 3500 0. 4367 
750 0. 2746 0. 3683 0. 4621 
800 0. 2866 0. 3865 0. 4866 
850 0. 2986 0. 4048 0.5111 
900 0. 3106 0. 4230 0. 5356 
950 0. 3226 0. 4413 0. 5601 
1000 0. 3346 0. 4595 0. 5846 
1050 0. 3466 0.4778 0. 6091 
1100 0. 3586 0. 4960 0. 6336 
1150 0. 3706 0. 5143 0. 6581 
1200 0. 3826 0. 5325 0. 6826 
1250 0. 3946 0. 5508 0.7071 
1300 0. 4066 0. 5690 0.7316 
1350 0. 4186 0. 5873 0.7561 
1400 0. 4306 0. 6055 0. 7806 
1450 0. 4426 0. 6238 0. 8051 
1500 0. 4546 0. 6420 0. 8296 










































































-172. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
四 层 放 脚 
砖 基 厚度 /mm 
砖 基 深度 /mm 
240 365 490 
500 0. 2774 0. 3402 0. 4023 
550 0. 2894 0. 3584 0. 4268 
600 0. 3014 0. 3767 0. 4513 
650 0. 3134 0. 3949 0. 4758 
700 0. 3254 0. 4132 0. 5033 
750 0. 3374 0. 4314 0. 5248 
800 0. 3494 0. 4497 0. 5493 
850 0. 3614 0. 4639 0. 5738 
900 0. 3734 0. 4862 0. 5983 
950 0. 3854 0. 5044 0. 6228 
1000 0. 3974 0. 5227 0. 6473 
1050 0. 4094 0. 5408 0. 6718 
1100 0. 4214 0. 5592 0. 6963 
1150 0. 4334 0. 5774 0. 7028 
1200 0. 4454 0. 5957 0. 7452 
1250 0. 4574 0. 6139 0. 7698 
1300 0. 4694 0. 6322 0. 7943 
1350 0. 4814 0. 6504 0. 8188 
1400 0. 4934 0. 6687 0. 8433 
1450 0. 5054 0. 6869 0. 9678 
1500 0. 5174 0. 7052 0. 8923 
五 层 放 脚 
砖 基 厚度 /mm 
砖 基 深度 /mm 
240 365 490 

600 0. 3804 0. 4552 0. 5302 
650 0. 3924 0. 4764 0. 5547 
700 0. 4044 0. 4917 0. 5792 
750 0. 4164 0. 5099 0. 6037 
800 0. 4284 0. 5282 0. 6282 
850 0. 4404 0. 5464 0. 6527 
900 0. 4524 0. 5647 0. 6772 
950 0. 4644 0. 5829 0. 7017 
1000 0. 4762 0. 6012 0. 7262 
1050 0. 4884 0. 6194 0.7507 
1100 0. 5004 0. 6377 0.7752 
1150 0. 5124 0. 6559 0. 7997 
1200 0. 5244 0. 6742 0. 8242 
1250 0. 5364 0. 6924 0. 8487 
1300 0. 5484 0. 7107 0. 8732 
1350 0. 5604 0. 7289 0. 8977 
















































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 .173 · 
续 ) 
五 层 放 脚 
砖 基 厚度 /mm 
传 基 深 度 /mm 
240 365 490 
1400 0. 5724 0. 7472 0.9222 
1450 0. 5844 0. 7654 0. 9467 
1500 0. 5964 0. 7837 0. 9712 
六 层 放 脚 
砖 基 厚度 /mm 
砖 基 深 度 /mm 
240 365 490 
700 0. 4987 0.5862 0.6738 
750 0. 5107 0. 6044 0. 6983 
800 0. 5227 0. 6227 0. 7228 
850 0. 5347 0. 6409 0. 7473 
900 0. 5467 0. 6529 0. 7718 
950 0. 5587 0. 6774 0. 7963 
1000 0. 5707 0. 6957 0. 8208 
1050 0. 5827 0.7139 0. 8453 
1100 0. 5947 0. 7322 0. 8698 
1150 0. 6067 0. 7504 0. 8943 
1200 0.6187 0. 7687 0. 9188 
1250 0. 6307 0. 7869 0. 9433 
1300 0. 6427 0. 8052 0. 9678 
1350 0. 6547 0. 8239 0. 9923 
1400 0. 6667 0. 8417 1. 0168 
1450 0. 6787 0. 8599 1. 0413 
1500 0. 6907 0. 8782 1. 0658 
3. 等 高 式 砖 柱 基础 体积 表 (2 4-32) 
表 4-32 等 高 式 砖 柱 基 础 体积 (单位 : т) 
柱 断 面 尺寸 /mm 
пе 
РИН 240 х 365 х 490 х 615 х 240 х 365 х 490 х 615 х 365 х 490 х 
240 365 490 615 365 490 615 740 615 740 
300 0. 0498 0. 843 0. 1282 0. 1814 0. 0647 0. 1039 0. 1525 0. 2104 0. 1235 0. 1767 
400 0. 0556 0. 0976 0. 1522 0. 2193 0. 0735 0. 1218 0. 1826 0. 2559 0. 1459 0. 2130 
500 0. 0613 0. 1109 0. 1762 0. 2571 0. 0822 0. 1397 0.2127 0. 3014 0. 1684 0. 2493 
600 0. 0671 0. 1243 0. 2002 0. 2949 0. 0910 0. 1576 0.2429 0. 3469 0. 1908 0.2855 
г 700 0. 0728 0. 1376 0.2242 0.3327 0. 0997 0. 1754 0.2730 0. 3924 0.2133 0.3218 
Б 800 0. 0786 0. 1509 0. 2482 0. 3705 0. 1085 0. 1933 0. 3031 0. 4379 0.2357 0. 3580 
б 900 0. 0844 0. 1642 0. 2722 0. 4084 0. 1173 0.2112 | 0. 3333 0. 4835 0. 2582 0. 3943 
1000 0. 0901 0. 1776 0. 2962 0. 4462 0. 1260 0. 2291 0. 3634 0. 5290 0. 2806 0. 4306 
1100 0. 0959 0. 1909 0. 3203 0. 4840 0. 1348 0. 2470 0. 3935 0. 5745 0. 3031 0. 4668 
1200 0.1016 0. 2042 0. 3443 0.5218 0. 1435 0. 2649 0.4237 0. 6200 0.3255 0. 5031 

















































































































2174. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
续 ) 
柱 断 面 尺寸 /mm 
砖 基 深度 
аты 240 x 365 х 490 x 615 х 240 х 365 х 490 x 615 x 365 х 490 x 
240 365 490 615 365 490 615 740 615 740 
400 0. 0960 0. 1498 0.2162 0.2951 0. 1198 0. 1799 0.2525 0.3377 0.2100 0.2883 
500 0.1017 0. 1632 0.2402 0.3329 0. 1285 0. 1978 0.2827 0.3832 0.2324 0. 3245 
600 0. 1075 0. 1765 0. 2642 0.3707 | 0.1373 0.2157 0.3128 0.4287 0. 2549 0. 3608 
700 0.1132 0. 1898 0.2882 0. 4086 0. 1461 0. 2336 0.3428 0. 4742 0. 2773 0. 3971 
放 800 0. 1190 0. 2031 0. 3123 0. 4464 0. 1548 0. 2514 0. 3731 0.5197 0. 2998 0.4333 
№ 900 0. 1248 0. 2165 0. 3363 0. 4842 0. 1636 0. 2693 0. 4032 0. 5652 0. 3222 0. 4696 
Б 1000 0. 1305 0. 2298 0. 3603 0.5220 0. 1723 0. 2872 0.4333 0.6107 0. 3446 0. 5058 
1100 0. 1363 0. 2431 0. 3843 0. 5598 0. 1811 0. 3051 0. 4635 0. 6562 0. 3671 0. 5421 
1200 0. 1420 0. 2564 0. 4083 0. 5977 0. 1899 0. 3230 0. 4936 0. 7017 0. 3895 0. 5784 
1300 0. 1478 0. 2697 0. 4323 0. 6355 0. 1986 0. 3409 0.5237 0.7472 0.4120 0. 6146 
1400 0. 1536 0.2831 0. 4563 0.6733 0. 2074 0. 3588 0.5539 0.7928 0. 4344 0. 6509 
600 0. 1692 0. 2540 0.3575 0.4797 0. 2069 0. 3010 0.4139 0.5455 0. 3475 0. 4698 
700 0.1750 0. 2673 0.3815 0.5175 0.2157 0. 3189 0. 4440 0.5910 0. 3700 0. 5060 
800 0. 1807 0. 2806 0. 4055 0. 5554 0. 2244 0. 3368 0. 4742 0. 6366 0. 3924 0. 5423 
900 0. 1865 0. 2939 0. 4295 0. 5932 0. 2332 0. 3547 0. 5043 0. 6821 0. 4149 0. 5786 
0 1000 0. 1923 0. 3073 0. 4535 0. 6310 0. 2420 0. 3726 0.5345 0.7276 0.4373 0. 6148 
5 1100 0. 1980 0. 3206 0.4775 0. 6688 0. 2507 0. 3905 0. 5646 0.7731 0. 4598 0. 6511 
а 1200 0. 2038 0. 3339 0. 5015 0. 7067 0. 2595 0. 4083 0. 5947 0. 8186 0.4822 0. 6873 
1300 0.2095 0. 3472 0.5255 0. 7445 0. 2682 0. 4262 0. 6247 0. 8641 0. 5047 0. 7236 
1400 0.2153 0. 3606 0. 5496 0.7823 0. 2770 0. 4441 0. 6550 0. 9096 0.5271 0. 7599 
1500 0.2211 0. 3739 0.5736 0. 8201 0. 2858 0. 4620 0. 6851 0. 9551 0. 5496 0. 7961 
700 0. 2620 0. 3740 0. 5079 0. 6636 0. 3125 0. 4354 0. 5803 0. 7470 0. 4964 0. 6521 
800 0. 2678 0. 3873 0. 5319 0. 7014 0. 3213 0. 4534 0.6104 0. 7925 0. 5188 0. 6884 
900 0. 2735 0. 4006 0. 5559 0. 7393 0. 3301 0. 4712 0. 6406 0. 8380 0. 5413 0. 7246 
1000 0. 2793 0. 4140 0. 5799 0. 7771 0. 3388 0. 4891 0. 6707 0. 8835 0. 5637 0. 7609 
а 1100 0. 2850 0. 4273 0. 6039 0.8149 0. 3476 0. 5070 0. 7008 0. 9290 0. 5862 0. 7972 
五 1200 0. 2908 0. 4406 0. 6279 0. 8527 0. 3563 0. 5249 0.7310 0. 9745 0. 6086 0. 8334 
с 1300 0. 2966 0. 4539 0. 6519 0. 8706 0. 3651 0. 5428 0. 7611 1. 0200 0. 6311 0. 8697 
1400 0. 3023 0. 4673 0. 6759 0. 9284 0. 3739 0. 5607 0. 7912 1. 0655 0. 6535 0. 9059 
1500 0. 3081 0. 4806 0. 7000 0. 9662 0. 3826 0. 5786 0. 8214 1.1111 0. 6760 0. 9422 
1600 0. 3138 0. 4939 0.7240 1. 0040 0. 3914 0. 5964 0.8515 1. 1566 0. 6984 0.9785 
800 0. 3840 0. 5272 0. 6954 0. 8886 0. 4493 0. 6050 0. 7857 0. 9914 0. 6823 0. 8755 
900 0. 3898 0. 5405 0.7194 0. 9264 0. 4581 0. 6229 0.8159 1. 0369 0. 7048 0. 9188 
1000 0. 3955 0. 5538 0. 7434 0. 9642 0. 4669 0. 6408 0. 8460 1. 0824 0. 7272 0. 9480 
1100 0. 4013 0. 5672 0. 7674 1. 0020 0. 4756 0. 6587 0. 8761 1. 1279 0. 7497 0. 9843 
ры 1200 0. 4070 0. 5805 0. 7914 1. 0398 0. 4844 0. 6766 0. 9063 1. 1734 0.7721 1. 0205 
(А 1300 0.4128 0. 5938 0. 8154 1.0777 0. 4931 0. 6945 0. 9364 1.2190 0. 7945 1. 0568 
5 1400 0.4186 0. 6071 0. 8394 1.1155 0. 5019 0.7123 0. 9665 1.2645 0. 8170 1. 0931 
1500 0. 4243 0. 6204 0. 8634 1.5333 0.5107 0. 7302 0. 9667 1.3100 0. 8394 1. 1293 
1600 0. 4301 0. 6338 0. 8875 1.1911 0. 5190 0. 7481 1. 0268 1. 3555 0. 8619 1. 1656 
1700 0. 4358 0. 6471 0.9115 1. 2290 0. 5282 0. 7660 1. 0569 1.4010 0. 8843 1. 2018 

























































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -175. 
4. ИНЕ ШЫН (24-33) 
24-33 Иа ЕСЕН ЯЯ (ІНІ) 单位 : m ) 
放 脚 二 层 放 脚 三 层 放 脚 四 层 
砖 基 深 БЕН А Уат 
Ш/тт| 125 х 125 х 250 х 125 х 125 х 250 х 250 х 125 х 250 х 250 х 375 х 
365 490 490 365 490 490 615 490 490 615 490 
300 | 0.0196 | 0.0243 | 0.0485 
400 | 0. 0241 | 0. 0304 | 0.0608 | 0. 0301 | 0.0363 | 0.0726 | 0.0852 
500 0. 0287 0. 0365 0. 0730 0. 0346 0. 0424 0. 0849 0. 1006 0. 0503 0. 1006 0.1162 |0. 1509 
600 0. 0333 0. 0426 0. 0853 0. 0392 0. 0486 0. 0971 0. 1159 0. 0564 0. 1128 0. 1316 |0. 1692 
700 0. 0378 0. 0488 0. 0975 0. 0438 0. 0547 0. 1094 0. 1313 0. 0625 0. 1251 0. 1470 |0. 1876 
800 0. 0424 0. 0549 0. 1098 0. 0483 0. 0608 0. 1216 0. 1467 0. 0687 0. 1373 0. 1624 |0. 2060 
900 0. 0469 0. 0610 0. 1220 0. 0529 0. 0669 0. 1339 0. 1621 0. 0748 0. 1496 0. 1777 |0. 2244 
1000 0. 0574 0. 0731 0. 1461 0. 1774 0. 0809 0. 1618 0. 1931 |0. 2427 
1100 0. 0620 0. 0792 0. 1584 0. 1928 0. 0870 0. 1741 0. 2085 |0. 2611 
1200 0. 0666 0. 0853 0. 1706 0. 2082 0. 0932 0. 1863 0. 2239 |0. 2795 
1300 0. 0711 0. 0914 0. 1829 0. 2236 0. 0993 0. 1986 0. 2392 |0. 2979 
1400 0. 0757 0. 0976 0. 1951 0. 2389 0. 1054 0. 2108 0. 2546 |0. 3162 
1500 0. 0803 0. 1037 0. 2074 0. 2543 0.1115 0. 2231 0. 2700 | 0. 3346 
放 脚 五 层 放 脚 六 层 
砖 基 深 埃 断 面 尺寸 /mm 
度 /mm 125 x 250 x 250 x 375 x 125 x 250 x 250 x 375 x 
490 490 615 490 490 490 615 490 
600 0. 0663 0. 1325 0. 1513 0. 1988 = - = НЕ 
700 0. 0724 0. 1448 0. 1667 0.2172 0. 0842 0. 1684 0. 1903 0. 2527 
800 0. 0785 0. 1570 0. 1820 0. 2356 0. 0903 0. 1807 0. 2057 0. 2710 
900 0. 0846 0. 1693 0. 1974 0. 2539 0. 0965 0. 1929 0. 2211 0. 2894 
1000 0. 0908 0. 1815 0. 2128 0. 2723 0. 1026 0. 2052 0. 2365 0. 3078 
1100 0. 0969 0. 1938 0. 2282 0. 2907 0. 1087 0. 2174 0. 2518 0. 3262 
1200 0. 1030 0. 2060 0. 2435 0. 3091 0. 1148 0. 2297 0. 2672 0. 3445 
1300 0. 1091 0. 2183 0. 2589 0. 3274 0. 1210 0. 2419 0. 2826 0. 3639 
1400 0. 1153 0. 2305 0. 2743 0. 3458 0. 1271 0. 2542 0. 2980 0. 3813 
1500 0. 1214 0. 2428 0. 2897 0. 3642 0. 1332 0. 2664 0. 3133 0. 3997 
5. 标准 砖 间隔 式 (不 等 高 式 ) 墙 基 大 放 脚 折 加 高 度 表 (24-34) 
表 4-34 标准 砖 间 隔 式 墙 基 大 放 脚 折 加 高 度 
折 加 高 度 /m 增加 断 
放 脚 П 1 
层 数 1/21% 11% 1 ЕЖЫ 21% 2 77 3% сИ рі 
(0.115) (0.24) а (0.49) 10-689 (0.74) т 
== 0. 137 0. 066 0. 043 0. 032 0. 026 0. 021 0.0158 
2-2 0. 343 0. 164 0. 108 0. 080 0. 064 0. 053 0. 0394 
= 0. 685 0. 320 0.216 0. 161 0. 128 0. 106 0. 0788 
Ш 1. 096 0. 525 0. 345 0. 257 0. 205 0. 170 0. 1260 





















































































































































176. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
т 折 加 高 度 /m 增加 断 
层 数 1/2 夸 1 砖 1 村 村 21% 21-6 3% ШІН 1 
(0. 115) (0.24) (0:265) (0.49) (0,615) (0.74) Хт? 
五 1. 643 0. 788 0. 518 0. 386 0. 307 0. 255 0. 1890 
六 2. 260 1. 083 0.712 0. 530 0. 423 0. 331 0. 2597 
七 一 1. 444 0. 949 0. 707 0. 563 0. 468 0. 3465 
八 一 一 1. 208 0. 900 0.717 0. 596 0. 4410 
九 一 一 一 1. 125 0. 896 0. 745 0. 5513 
+ 一 一 一 一 1. 088 0. 905 0. 6694 
注 : 1. 本 表 适 用 于 间隔 式 砖 墙 基 大 放 脚 ( 即 底层 为 二 皮 开 始 高 12.6cm， 上 层 为 一 皮 砖 高 6.3cm， 每 边 每 层 砌 出 
6.25cm ) 。 
2. 本 表 折 加 墙 基 高 度 的 计算 ， 以 240 x115 x53 (ша) 标准 砖 ，lcm 灰 缝 及 双 面 大 放 脚 为 准 
6. 不 等 高 式 砖 基 础 断面 面积 表 ( 表 4-35 ) 
表 4-35 不 等 高 式 砖 基础 断面 面积 和 位: ш?) 
二 层 放 脚 
砖 基 厚 度 /mm 
砖 基 深 度 /mm 
115 240 365 490 
300 0. 0739 0.1114 0. 1489 0. 1862 
350 0. 0797 1234 0. 1672 0.2107 
400 0. 0854 0. 1354 0. 1854 0. 2352 
450 0. 0912 0. 1474 0. 2037 0. 2597 
500 0. 0969 0. 1594 0.2219 0. 2842 
550 0. 1027 1714 0. 2402 0. 3087 
600 0. 1084 0. 1834 0. 2584 0. 3332 
650 0. 1142 0. 1954 0.2767 0.3577 
700 0. 1199 0. 2074 0.2949 0. 3822 
750 0. 1257 0. 2194 0. 3132 0. 4067 
800 0. 1314 0.2314 0.3314 0.4312 
850 0. 1372 2434 0. 3497 0.4557 
900 0. 1429 0.2554 0. 3679 0. 4802 
三 层 放 脚 
砖 基 厚 度 /mm 
人 砖 基 深 度 /mm 
115 240 365 490 
350 0. 1190 1627 0. 2066 0. 2504 
400 0. 1248 0.1747 0. 2248 0. 2749 
450 0. 1305 0. 1867 0. 2431 0. 2994 
500 0. 1363 0. 1987 0. 2613 0. 3239 
550 0. 1420 0.2107 0. 2796 0. 3484 
600 0. 1478 0. 2227 0. 2978 0. 3729 
650 0. 1535 0. 2347 0.3161 0. 3974 
700 0. 1593 0. 2467 0. 3343 0. 4219 
750 0. 1650 0.2587 0.3526 0. 4464 




































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 + 177 . 
(8) 
三 层 放 脚 
砖 基 厚度 /mm 
砖 基 深 度 /mm 
115 240 365 490 
800 0. 1708 0. 2707 0. 3708 0. 4709 
850 0. 1765 0.2827 0. 3891 0. 4954 
900 0. 1823 0. 2947 0. 4073 0. 5199 
950 гі 0. 3067 0. 4256 0. 5444 
1000 == 0.3187 0. 4438 0. 5689 
1050 == 0. 3307 0. 4621 0. 5934 
1100 р 0. 3427 0. 4803 0. 6179 
1150 = 0. 3547 0. 4986 0. 6424 
1200 дед 0. 3667 0. 5168 0. 6669 
四 层 放 脚 
夸 基 厚度 /mm 
砖 基 深度 /mm 
240 365 490 
400 0. 2220 0. 2719 0. 3219 
450 0. 2340 0. 2902 0. 3464 
500 0. 2460 0. 3084 0. 3709 
550 0. 2580 0. 3267 0. 3954 
600 0. 2700 0. 3449 0. 4199 
650 0. 2820 0. 3632 0. 4444 
700 0. 2940 0. 3814 0. 4689 
750 0. 3060 0. 3997 0. 4934 
800 0. 3180 0. 4179 0. 5179 
850 0. 3300 0. 4362 0. 5424 
900 0. 3420 0. 4544 0. 5669 
950 0. 3540 0. 4727 0. 5914 
1000 0. 3660 0. 4909 0. 6159 
1050 0. 3780 0. 5092 0. 6404 
1100 0. 3900 0. 5274 0. 6649 
1150 0. 4020 0. 5457 0. 6894 
1200 0. 4140 0. 5639 0.7139 
1250 0. 4260 0. 5822 0. 7384 
1300 0. 4380 0. 6004 0. 7629 
1350 0. 4500 0.6187 0. 7874 
1400 0. 4620 0. 6369 0. 8119 
1450 0. 4700 0. 6552 0. 8362 
1500 0. 4860 0. 6734 0. 8609 




































































-178. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
五 层 放 脚 
砖 基 厚度 /mm 
砖 基 深度 /mm 
240 365 490 
500 0. 3091 0.3716 0.4341 
550 0. 3211 0. 3898 0. 4586 
600 0. 3331 0. 4081 0. 4831 
650 0. 3451 0. 4263 0. 5076 
700 0. 3571 0. 4446 0. 5321 
750 0. 3691 0. 4628 0. 5566 
800 0. 3811 0. 4811 0. 5811 
850 0. 3931 0. 4993 0. 6056 
900 0. 4051 0. 5176 0. 6301 
950 0.4171 0. 5358 0. 6546 
1000 0. 4291 0. 5541 0. 6791 
1050 0. 4411 0. 5723 0. 7036 
1100 0. 4531 0. 5906 0.7281 
1150 0. 4651 0. 6088 0. 7526 
1200 0. 4771 0. 6271 0. 7771 
1250 0. 4891 0. 6453 0. 8016 
1300 0. 5011 0. 6636 0. 8261 
1350 0. 5131 0. 6818 0. 8506 
1400 0. 5251 0. 7001 0. 8751 
1450 0. 5371 0.7183 0. 8996 
1500 0. 5491 0. 7366 0. 9241 
т 
砖 基 厚度 /mm 
砖 基 深度 /mm 
240 365 490 

600 0.4039 0.4789 0.5537 
650 0.4159 0.4971 0.5782 
700 0.4279 0. 5154 0. 6027 
750 0. 4399 0. 5336 0. 6272 
800 0.4517 0. 5519 0. 6517 
850 0. 4639 0. 5701 0. 6762 
900 0. 4759 0. 5884 0. 7007 
950 0. 4879 0. 6066 0. 7252 
1000 0. 4999 0. 6249 0. 7497 
1050 0. 5119 0. 6431 0. 7742 
1100 0. 5239 0. 6614 0. 7987 
1150 0. 5359 0. 6796 0. 8232 
1200 0. 5479 0. 6979 0. 8477 
1250 0. 5599 0.7161 0. 8772 
1300 0. 5719 0. 7344 0. 8967 
1350 0. 5839 0. 7526 0. 9212 
1400 0. 5959 0. 7709 0. 9457 
1450 0. 6079 0. 7891 0. 9702 
1500 0. 6199 0. 8074 0. 9947 















































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -179. 
8) 
七 层 放 脚 
基 厚 度 /mm 
传 基 深 度 /mm 
240 365 490 
700 0. 5146 0.6019 0. 6894 
750 0.5266 0.6201 0.7139 
800 0. 5386 0. 6384 0. 7384 
850 0. 5506 0. 6566 0. 7624 
900 0. 5626 0. 6749 0. 7874 
950 0. 5748 0. 6931 0.8119 
1000 0. 5866 0.7114 0. 8364 
1050 0. 5986 0. 7296 0. 8609 
1100 0.6106 0. 7479 0. 8854 
1150 0. 6226 0. 7661 0. 9099 
1200 0. 6346 0.7844 0. 9344 
1250 0. 6466 0. 8026 0.9589 
1300 0.6586 0. 8209 0. 9834 
1350 0. 6706 0. 8391 1.0079 
1400 0.6826 0. 8574 1. 0324 
1450 0. 6946 0. 8756 1.0569 
1500 0.7066 0. 8939 1. 0814 
7. 不 等 高 式 砖 柱 基 础 体积 (124-36) 
#436 不 等 高 式 砖 柱 基础 体积 (单位 : ш?) 
砖 基 柱 断 面 尺 寸 /mm 
深度 240 x 365 x 490 x 615 x 240 x 365 x 490 x 615 x 365 x 490 x 
/тт 240 365 490 615 365 490 615 740 615 740 
300 0.0450 | 0.0776 | 0.1195 | 0.1708 | 0. 0590 | 0. 0962 | 0. 1428 | 0.1987 | 0.1148 | 0.1661 
400 0.0508 | 0. 0909 | 0.1435 | 0.2086 | 0. 0677 | 0.1141 | 0.1729 | 0.2443 | 0.1372 | 0.2023 
500 0.0566 | 0.1042 | 0.1675 | 0.2464 | 0.0765 | 0.1320 | 0.2030 | 0.2898 | 0.1597 | 0.2386 
600 0.0623 | 0.1175 | 0.1915 | 0.2842 | 0.0852 | 0.1498 | 0.2332 | 0.3353 | 0.1821 | 0.2749 
ыы 700 0.0681 | 0.1309 | 0.2155 | 0.3220 | 0. 0940 | 0. 1677 | 0.2633 | 0.3808 | 0.2046 | 0.3111 
Б 800 0.0738 | 0.1442 | 0.2395 | 0.3599 | 0.1028 | 0.1856 | 0.2934 | 0.4263 | 0.2270 | 0.3474 
900 0.0796 | 0. 1575 | 0.2635 | 0.3977 | 0.1115 | 0.2035 | 0.3236 | 0.4718 | 0.2495 | 0. 3836 
1000 | 0.0854 | 0. 1708 | 0.2875 | 0.4355 | 0.1203 | 0.2214 | 0.3537 | 0.5173 | 0.2719 | 0.4199 
1100 | 0.0911 | 0.1841 | 0.3116 | 0.4733 | 0.1290 | 0.2393 | 0.3839 | 0.5628 | 0.2944 | 0.4562 
1200 | 0.0969 | 0. 1975 | 0.3356 | 0.5112 | 0.1378 | 0. 2571 | 0.4140 | 0.6083 | 0.3168 | 0.4924 

































































“180. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
续 ) 
ж 柱 断 面 尺寸 /mm 
深度 240 x 365 х 490 х 615 х 240 x 365 х 490 x 615 x 365 х 490 х 
/mm 240 365 490 615 365 490 615 740 615 740 
500 0. 0902 0. 1477 0.2208 0. 3096 0. 1151 0. 1804 0.2613 0. 3579 0.2130 0. 3012 
600 0. 0960 0. 1610 0. 2449 0. 3474 0. 1238 0. 1983 0.2915 0. 4034 0.2355 0. 3467 
700 0. 1017 0. 1744 0. 2689 0. 3852 0. 1326 0. 2162 0. 3216 0. 4489 0.2579 0. 3922 
800 0. 1075 0. 1877 0. 2929 0. 4231 0. 1413 0. 2340 0. 3517 0. 4944 0. 2804 0. 4378 
А 900 0. 1133 0. 2010 0. 3169 0. 4609 0. 1501 0. 2519 0. 3819 0. 5399 0. 3028 0. 4833 
ы 1000 0. 1190 0.2143 0. 3409 0. 4987 0. 1589 0. 2698 0.4120 0. 5854 0.3253 0. 5288 
1100 0. 1248 0.2277 0. 3649 0. 5365 0. 1676 0. 2877 0. 4421 0. 6309 0. 3477 0. 5743 
1200 0. 1305 0. 2410 0. 3889 0. 5744 0. 1764 0. 3056 0. 4723 0. 6765 0. 3702 0. 6198 
1300 0. 1363 0. 2543 0.4129 0. 6122 0. 1851 0. 3235 0. 5024 0. 7220 0. 3926 0. 6653 
1400 0. 1421 0. 2676 0. 4369 0. 6500 0. 1939 0. 3413 0. 5325 0. 7675 0.4151 0. 6276 
500 0. 1385 0. 2078 0. 2927 0. 3933 0. 1692 0. 2464 0. 3391 0. 4475 0. 2844 0. 3852 
600 0. 1443 0. 2211 0. 3168 0. 4311 0. 1780 0. 2643 0. 3693 0. 4930 0. 3068 0. 4215 
700 0. 1500 0. 2345 0. 3408 0. 4690 0. 1868 0. 2821 0. 3994 0. 5385 0. 3293 0. 4577 
800 0. 1558 0. 2478 0. 3648 0. 5068 0. 1955 0. 3000 0. 4295 0. 5840 0. 3517 0. 4940 
Ж 900 0. 1615 0.2611 0.3888 0. 5446 0. 2043 0. 3179 0.4597 0. 6295 0. 3742 0. 5303 
А 1000 0. 1673 0. 2744 0.4128 0.5824 0.2130 0. 3358 0. 4898 0. 6750 0. 3966 0. 5665 
层 | 1100 0. 1731 0. 2877 0. 4368 0. 6202 0. 2218 0. 3537 0. 5199 0.7206 0.4191 0. 6028 
1200 0. 1788 0. 3011 0. 4608 0. 6581 0. 2306 0. 3716 0.5501 0. 7661 0.4415 0. 6390 
1300 0. 1846 0. 3144 0. 4848 0. 6959 0. 2393 0. 3895 0.5802 0.8116 0. 4640 0.6753 
1400 0. 1903 0. 3277 0. 5088 0.7337 0. 2481 0. 4073 0. 6103 0.8571 0. 4864 0.7116 
1500 0. 1961 0. 3410 0.5328 0.7715 0. 2568 0.4252 0. 6405 0. 9026 0. 5088 0. 7478 
600 0. 2139 0. 3065 0. 4179 0. 5480 0. 2555 0. 3575 0. 4782 0.6177 0. 4082 0. 5381 
700 0.2196 0. 3198 0. 4419 0.5858 0. 2643 0. 3754 0. 5084 0. 6633 0. 4307 0. 5743 
800 0. 2254 0. 3331 0. 4659 0. 6236 0. 2730 0. 3933 0. 5385 0. 7088 0. 4531 0. 6106 
900 0.2312 0. 3465 0. 4899 0. 6615 0. 2818 0.4112 0. 5687 0. 7543 0. 4756 0. 6468 
放 | 1000 0. 2369 0. 3598 0. 5139 0. 6993 0. 2905 0. 4290 0. 5988 0. 7998 0. 4980 0. 6831 
д. 1100 0.2427 0. 3731 0.5379 0.7371 0. 2993 0. 4469 0. 6289 0. 8453 0.5205 0. 7194 
层 | 1200 0. 2484 0. 3864 0. 5619 0. 7749 0. 3081 0. 4648 0. 6591 0. 8908 0. 5429 0.7556 
1300 0.2542 0. 3998 0.5859 0. 8128 0. 3168 0. 4827 0. 6892 0. 9363 0. 5654 0.7919 
1400 0. 2600 0.4131 0.6100 0. 8506 0. 3256 0. 5006 0.7193 0.9818 0.5878 0. 8281 
1500 0.2657 0. 4264 0. 6340 0. 8884 0. 3343 0. 5185 0. 7495 1. 0273 0. 6102 0. 8644 
1600 0.2715 0. 4397 0. 6580 0.9262 0. 3431 0. 5363 0. 7796 1.0728 0.6327 0. 9007 
600 0. 3040 0. 4143 0. 5434 0. 6913 0. 3545 0. 4742 0.6127 0. 7699 0. 5335 0. 6816 
700 0. 3098 0. 4277 0. 5675 0. 7291 0. 3632 0. 4921 0. 6428 0.8154 0. 5560 0.7179 
К 800 0.3155 0. 4410 0. 5915 0. 7669 0. 3720 0. 5100 0. 6729 0. 8609 0. 5784 0. 7541 
Б 900 0.3213 0. 4543 0.6155 0. 8048 0. 3808 0. 5279 0.7031 0. 9064 0. 6008 0. 7904 
Ё 1000 0. 3270 0. 4676 0. 6395 0. 8426 0. 3895 0. 5457 0. 7332 0. 9519 0. 6233 0. 8267 
1100 0. 3328 0. 4810 0. 6635 0. 8804 0. 3983 0. 5636 0. 7634 0. 9974 0. 6457 0. 8629 


























































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 181. 
( 续 ) 
75 柱 断 面 尺 寸 /mm 
深度 240 x 365 x 490 x 615 x 240 x 365 x 490 x 615 x 365 x 490 x 
/тт 240 365 490 615 365 490 615 740 615 740 
1200 | 0.3386 | 0. 4943 | 0.6875 | 0.9182 | 0. 4070 | 0.5815 | 0.7935 | 1.0430 | 0.6682 | 0. 8992 
放 1300 | 0.3443 | 0.5076 | 0.7115 | 0.9560 | 0.4158 | 0.5994 | 0.8236 | 1.0885 | 0.6906 | 0.9354 
и 1400 | 0.3501 | 0. 5209 | 0.7355 | 0.9939 | 0. 4246 | 0.6173 | 0.8538 | 1.1340 | 0.7131 | 0.9717 
5 | 1500 | 0.3558 | 0. 5342 | 0.7595 | 1.0317 | 0. 4333 | 0. 6352 | 0.8839 | 1.1795 | 0.7355 | 1. 0080 
1600 | 0.3616 | 0. 5476 | 0.7835 | 1.0695 | 0. 4421 | 0.6531 | 0.9140 | 1.2250 | 0.7580 | 1.0442 
800 0.4329 | 0.5800 | 0.7521 | 0.9493 | 0.5002 | 0.6598 | 0.8445 | 1.0541 | 0.7394 | 0.9362 
900 0.4387 | 0. 5933 | 0.7762 | 0.9871 | 0.5090 | 0.6777 | 0.8746 | 1.0996 | 0.7618 | 0.9725 
1000 | 0. 4444 | 0. 6067 | 0.8002 | 1.0249 | 0.5177 | 0.6956 | 0.9047 | 1.1451 | 0.7843 | 1.0087 
1100 | 0.4502 | 0. 6200 | 0.8242 | 1.0627 | 0.5265 | 0.7135 | 0.9349 | 1.1906 | 0.8067 | 1.0450 
5 1200 | 0.4559 | 0. 6333 | 0.8482 | 1.1006 | 0.5353 | 0.7314 | 0.9650 | 1.2361 | 0.8292 | 1.0813 
Е 1300 | 0. 4617 | 0.6466 | 0.8722 | 1.1384 | 0. 5440 | 0. 7493 | 0.9951 | 1.2816 | 0.8516 | 1.1175 
1400 | 0. 4675 | 0. 6600 | 0.8962 | 1.1762 | 0. 5528 | 0. 7671 | 1.0253 | 1.3271 | 0.8741 | 1.1538 
1500 | 0.4732 | 0. 6733 | 0.9202 | 1.2140 | 0.5615 | 0. 7850 | 1.0554 | 1.3727 | 0.8965 | 1.1900 
1600 | 0. 4790 | 0. 6866 | 0.9442 | 1.2519 | 0. 5703 | 0.8029 | 1.0855 | 1.4182 | 0.9189 | 1. 2263 
1700 | 0. 4847 | 0. 6999 | 0.9682 | 1.2897 | 0. 5791 | 0.8208 | 1.1157 | 1.4637 | 0.9414 | 1.2626 
8. ИЕ ЕЯ (0196 4-37) 
34-37 ИНЕНИЛЕЕКЕН НЫНАН (ІЙ) (单位 : шш?) 
放 脚 二 层 放 脚 三 层 放 脚 四 层 
г МЫҢ етт 
深度 
рден 125 х 125 х 250 x 125% 125 х 250 х 250 x 125 х 125 х 250 х 250 х 
365 490 490 365 490 490 615 365 490 490 615 
300 0.0186 | 0.0233 | 0.0466 
400 0.0232 | 0.0294 | 0.0588 | 0. 0281 | 0.0344 | 0.0687 | 0.0812 | 0.0340 | 0.0402 | 0. 0805 |0. 0930 
500 0.0277 | 0.0355 | 0.0711 | 0. 0327 | 0.0405 | 0.0810 | 0.0966 | 0.0386 | 0.0464 | 0.0927 |0. 1084 
600 0.0323 | 0.0417 | 0.0833 | 0.0372 | 0.0466 | 0.0932 | 0.1119 | 0.0431 | 0.0525 | 0. 1050 |0. 1238 
700 0.0369 | 0.0478 | 0.0956 | 0.0418 | 0. 0527 | 0.1055 | 0.1273 | 0.0477 | 0.0586 | 0.1172 |0. 1391 
800 0.0414 | 0.0539 | 0.1078 | 0.0464 | 0.0589 | 0.1177 | 0.1427 | 0.0522 | 0.0649 | 0. 1295 |0. 1545 
900 0.0460 | 0.0600 | 0.1201 | 0. 0509 | 0.0650 | 0.1300 | 0.1581 | 0.0568 | 0.0709 | 0. 1417 |0. 1699 
1000 0.0555 | 0.0711 | 0.1422 | 0.1734 | 0.0614 | 0.0770 | 0. 1540 |0. 1853 
1100 0. 0600 | 0.0772 | 0. 1545 | 0.1888 | 0.0659 | 0.0831 | 0. 1662 |0. 2006 
1200 0. 0646 | 0.0834 | 0.1667 | 0.2042 | 0.0705 | 0.0892 | 0. 1785 |0.2160 
1300 0.2196 | 0.0751 | 0.0954 | 0. 1907 |0. 2314 
1400 0.2349 | 0.0796 | 0.1015 | 0.2030 |0. 2468 
1500 0.2503 | 0.0842 | 0.1076 | 0.2152 |0. 2621 





































































































































































































· 182 · 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
放 脚 五 层 放 脚 六 层 
砖 Е 
З ПЕ ТАТ ЈУ /тт 
深度 
125 х 250 х 250 х 375 х 125 х 250 х 250 х 375 х 
/mm 
490 490 615 490 490 490 615 490 
500 0. 0543 0. 1085 0. 1241 0. 1628 
600 0. 0604 0. 1208 0. 1395 0. 1812 0. 0692 0. 1384 0. 1567 0. 2076 
700 0. 0665 0. 1330 0. 1548 0. 1996 0. 0753 0. 1507 0. 1720 0. 2260 
800 0. 0726 0. 1453 0. 1702 0.2179 0. 0815 0. 1629 0. 1874 0. 2444 
900 0. 0788 0. 1575 0. 1856 0. 2363 0. 0876 0. 1752 0. 2028 0. 2628 
1000 0. 0849 0. 1698 0. 2010 0. 2547 0. 0937 0. 1874 0. 2182 0.2811 
1100 0. 0910 0. 1820 0. 2163 0.2731 0. 0998 0. 1997 0. 2335 0. 2995 
1200 0. 0971 0. 1943 0.2317 0.2914 0. 1060 0. 2119 0. 2489 0. 3179 
1300 0. 1033 0. 2065 0. 2471 0. 3098 0. 1121 0. 2242 0. 2643 0. 3363 
1400 0. 1094 0. 2188 0. 2625 0. 3282 0. 1182 0. 2364 0. 2797 0. 3546 
1500 0. 1155 0.2310 0. 2778 0. 3466 0. 1243 0. 2487 0. 2950 0. 3730 
放 脚 七 层 放 脚 八 层 
0224 т Я 
埃 断 面 尺寸 /mm 
深度 
/ 125 х 250 x 250 x 375 х 125 х 250 х 250 х 375 х 
mm 
490 490 615 490 490 490 615 490 
700 0.0862 0. 1724 0. 1942 0. 2585 0. 0980 0. 1736 0. 2179 0. 2940 
800 0. 0923 0. 1846 0. 2096 0. 2769 0. 1041 0. 1858 0. 2332 0. 3124 
900 0. 0984 0. 1969 0. 2249 0.2953 0. 1103 0. 1981 0. 2486 0. 3308 
1000 0. 1046 0. 2091 0. 2403 0. 3137 0. 1164 0.2103 0. 2640 0. 3491 
1100 0. 1107 0. 2214 0. 2557 0. 3320 0. 1225 0. 2226 0. 2794 0. 3675 
1200 0. 1168 0. 2336 0.2711 0. 3504 0. 1286 0. 2348 0. 2947 0. 3859 
1300 0. 1229 0. 2459 0. 2864 0. 3688 0. 1348 0. 2471 0. 3101 0. 4043 
1400 0. 1291 0. 2581 0. 3018 0. 3872 0. 1409 0. 2593 0. 3255 0. 4226 
1500 0. 1352 0. 2704 0. 3172 0. 4055 0. 1470 0.2716 0. 3409 0. 4410 
У У 
44 混凝土 工程 
4.41 工程 量 计 算 公式 
混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 工程 量 计算 见 表 4-38。 
表 4-38 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 工程 量 计 算 
项 目 计算 公式 计算 规则 
Vy = жу, +27, 不 分 有 梁 式 与 无 梁 式 , 分 别 按 毛 石 混 凝 
现 妆 钢筋 混 、 混 凝 土 、 钢 筋 混 凝 土 基础 计算 。 凡 有 梁 
观 梁 钢筋 混 ОИ 土 、 混 凝 土 、 钢 筋 混 凝 土 基础 计算 。 几 有 梁 
ЖЕР ) 式 条 形 基 础 ， 其 梁 高 ( 指 基 础 扩大 顶 面 至 梁 
15. hs =0 时 ， 即 无 梁 式 基础 Оа қаз т 
础 了 T 形 接头 顶 面 的 高 ) 超过 1.2m 时 ， 其 基础 底板 按 条 
V =L, xh, (B+20) /6 ЙІ 
重合 体积 ыы ады, 形 基础 计算 ， 扩 大 顶 面 以 上 部 分 按 混凝土 寺 
式 中 各 量 标 示 于 下 图 中 项 目 计算 














4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 “183. 


































































































































































































































































































( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
各 hs toh 
| | 
V= [Bxh+ (В-8) xh,/2+bxhs] хі 
式 中 м, №. А РАР 条 形 基础 :不 分 有 梁 式 与 无 梁 式 ， 分 别 按 
8 一 一 基础 底 宽度 (т) ЕЛЕНЕ ЕЛЕНЕ. ЖЕДЕ ЕЕ ІР 
5 基础 梁 宽度 (т) 算 。 凡 有 梁 式 条 形 基础 ， 其 梁 高 ( 指 基 础 扩 
万 前 一 一 断面 基础 的 模 长 (њм) 大 项 面 至 梁 顶 面 的 高 ) 超过 1.2m 时 ， 其 基 
C 一 一 工作 面 宽度 础 底板 按 条 形 基 础 计算 ,扩大 顶 面 以 上 部 分 
B xhi 一 一 基础 矩形 截面 面积 按 混凝土 墙 项 目 计 算 
(В+) xh,/2 一 一 基础 梯形 截面 面积 
现 浇 钢 筋 混 b xh 一 一 基础 梁 断 面 面 积 
础 (有 梁 ) 
有 梁 式 条 形 基础 
独立 基础 : 应 分 别 按 毛 石 混凝土 和 混凝土 
独立 基础 ， 以 设计 图 示 尺 寸 的 实体 积 计 算 ， 
5% ку "25 ве 1 二 А уза 
现 浇 钢筋 混 V= (ахь, xH) + (а xb, xH,) Лажа Сана Е, Я 
凝 土 独立 ЗИТ А 独立 柱 基础 与 柱 的 划分 (如 下 图 所 示 ): 高 
础 〈 阶 梯形 ) A айы НЕН НАВ ШЕН, 的 2 倍 以 内 者 为 
柱 基 ，2 倍 以 上 者 为 柱 身 ， 套 用 相应 柱 的 项 
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( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
现 浇 钢 筋 混 
凝 土 独立 
础 (阶梯 形 ) 
独立 基础 
h 
У, = 本 (а, + aibiasby %а,5,) 独立 础 : 应 分 别 按 毛 石 混 凝 土 和 混凝土 
让 独立 基础 ， 以 设计 图 示 尺 寸 的 实体 积 计 算 ， 
7 其 高 度 从 垫 层 上 表面 算 至 柱 基 上 表面 。 现 浇 
ү, = [ау + (а; +а,) (bl +b,) +а,0,] 独立 柱 基础 与 柱 的 划分 [如 “ 现 浇 钢 筋 混 凝 
i ШЕ 土 独立 基础 (阶梯 形 )” 中 图 所 示 ] : ШЕН 
为 相 令 下 一 个 高 度 42 位 上 | Уу 
Р Жән 一 独立 基础 的 体积 为 相 邻 下 一 个 高 度 万 的 2 倍 以 内 者 为 柱 基 ， 
现 浇 钢筋 кн РКЕ Е 
СЕ УОТ 2 倍 以 上 者 为 柱 身 ， 套 用 相应 柱 的 项 目 
凝 土 独立 
础 ( 截 锥 形 ) 
5, ы 
а2 
А Жы 
а 
满堂 基础 不 分 有 梁 式 与 无 梁 式 ， 均 按 满 党 
У=ахьхһ+ Уа = ош” 基础 项 目 计算 。 满 堂 基础 有 扩大 或 角 锥 形 柱 
现 浇 钢筋 混 。 | 式 中 a 一 一 满堂 基础 的 长 (та) 墩 时 ， 应 并 入 满堂 基础 内 计算 。 满 堂 基础 梁 
凝 土 满堂 基 /一 一 满堂 基础 的 宽 (m) 高 超过 1. 2m 时 ， 底 板 按 满堂 基础 项 目 计算 ， 
础 (Ж) /一 一 满堂 基础 的 高 (та) 梁 按 混凝土 墙 项 目 计算 。 箱 式 满堂 基础 应 分 
Уан НО ИЯ (ъз) 别 按 满堂 基础 、 柱 、 墙 、 梁 、 板 的 有 关 规 定 
计算 
满堂 基础 不 分 有 梁 式 与 无 梁 式 ， 均 按 满 党 
жен 1 基础 项 目 计算 。 满 堂 基础 有 扩大 或 角 锥 形 柱 
=axbx ш т 
现 浇 钢筋 混 ЕИ 墩 时 ， 应 并 和 满堂 基础 内 计算 。 满 堂 基础 梁 
вайа | о 高 超过 1. 2m 时 ， 底 板 按 满 党 基础 项 目 计算 ， 
础 (无 梁 ) нка ЗЕ АНЕ, АССА НЛ 
ИА 别 按 满堂 基础 、 柱 、 墙 、 粱 、 板 的 有 关 规定 
计算 
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(2%) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
应 分 别 按 毛 石 混凝土 和 混凝土 独立 基础 ， 
МІНЕУ, = т2А, = 以 设计 图 示 尺 才 的 实体 积 计算 ， 其 高 度 从 垫 
1 А 5 ЕШ ЕЕ Е Е Я У ЕАН 
т = —— ТТГ - 
шаа а ӘЛЕГІ 
= п! (阶梯 形 ) ”中 图 所 示 ]: 五 高 度 为 相 邻 下 一 
夺 号 含义 参见 下 图 个 高 度 Н, 的 2 倍 以 内 者 为 柱 基 ，2 倍 以 上 者 
为 柱 身 ， 套 用 相应 柱 的 项 目 
现 浇 钢筋 
Рә 
混凝土 Кена. 
锥 形 基 础 
с 
У-У,-У,- А 
杯 形 基础 连接 预制 柱 的 杯 口 底面 至 基础 扩 
. ET 4 3 
不 扣除 杯 口 的 杯 形 基础 的 体积 (т?) КІ (Н) 高 度 在 0. 50m 以 内 的 按 杯 形 基 
杯 口 的 体积 (m ) ， 推 荐 经 验 公式 础 项 目 计 算 ; 在 0.50m Е, НЕ 
У, =, (а) %0.025) (5, +0. 025) 柱 项 目 计算 ， 其 余部 分 套用 杯 形 基础 项 目 
жи (а) 预制 混凝土 构件 除 另 有 规定 外 均 按 图 示 尺 
杯 口 底 长 (а) 才 以 实体 积 计算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 铁 件 
杯 口 底 宽 (m) 所 占 体积 
现 浇 钢筋 
混凝土 
杯 形 基础 
Е 
Ке 
现 浇 钢筋 、 ) 
2 ее) 箱 形 满堂 基础 应 分 别 按 满堂 基础 、 柱 、 
混凝土 ү- Уен 十 Уш 十 Унн 十 Ут 十 Ун Е 





箱 形 基础 








墙 、 梁 、 板 的 有 关 规 定 计算 





























































































































































































































































































































































































































. 186 . 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
图 梁 011, 
梁 长 x 断面 面积 = mi 
А2 01.2, 
РРР 半 梁 通过 门窗 洞口 时 ， 可 按 门窗 洞口 宽度 
Бра 两 端 共 加 50cm 并 按 过 梁 项 目 计算 ， 其 他 按 
梁 长 x 断面 面积 = т? ШІ 
圆 形 轩 梁 及 地 圈 梁 套用 疾 梁 项 目 
оа нта. Заоа то 
ТЕТІ! -三 [ (91190 0.5) x 断面 面积 x 洞 数 ] ое нае 
| 度 ， 因 为 钢 盘 通过 柱 ， 计 算 钢筋 要 利用 圈 梁 
凝 土 圈 梁 | = а е 
ыа КЕЛЕКЕ ЕТАН 8 
Тл 时 ， 及 外 墙 上 圈 染 与 阳台 过 梁 相连 接 时 ， 冉 
Si 梁 的 长 度 应 算 至 与 阳台 梁 相交 处 ， 及 内 横 墙 
圈 梁 长 要 扣除 阳台 挑 梁 长 ， 外 纵 墙 轿 深长 要 
ТЕШЕН: mn | 扣除 阳台 的 过 当 攻 
式 中 工 一 不 同 宽度 洞口 、 不 同 断 面 圈 梁 算出 的 
体积 之 和 及 不 同 宽度 柱 、 不 同 断 面 圈 梁 计算 的 体积 
之 和 
梁 按 图 示 断 面 尺寸 乘 以 深长 以 立方 米 计 
РС 算 。 各 种 梁 的 长 度 按 下 列 规定 计算 ， 梁 与 柱 
现 浇 钢 盘 混 | Ев 交接 时 ， 梁 长 算 至 柱 侧面 ;次 粱 与 主 梁 交 接 
Е ИЕА 时 ， 次 深长 度 算 至 主 梁 侧 本 
人 信和 信 墙 内 的 梁 头 或 梁 执 体积 并 入 梁 的 体积 
内 计算 
梁 按 图 示 断 面 尺 寸 乘 以 粱 长， 以 立方 米 计 
V=BxHxL= т} 算 
现 浇 钢 筋 混 Құ қа a | | 
ри |8 8--Фөжж (а) 梁 与 柱 交接 时 ， 梁 长 算 至 柱 侧面 。 次 梁 与 
АҢ 太一 梁 的 高 度 (а) 主 梁 交 接 时 ， 次 染 长 度 算 至 主 梁 侧面 ， 伸 入 
/一 梁 的 长 度 (m) 省 内 的 染 头 或 梁 垫 体积 应 并 入 梁 的 体积 内 计 
算 
凡 带 有 梁 (包括 主 、 次 梁 ) 的 楼 板 ， 梁 和 
板 的 工程 量 分 别 计算 ， 梁 的 高 度 算 至 板 的 底 
秆 ， 粱 、 板 分 别 套用 相应 项 目 。 无 梁 板 是 指 
ТЕТІГІ 不 带 染 ， 直 接 由 柱 支撑 的 板 。 无 梁 板 体积 按 
凝 土楼 板 a ы. б шн (іп) 的 和 计算 。 钢 筋 混 凝 土 板 伸 
(ж) АВР ЭРА АРЕ, 88 








筋 混凝土 板 与 钢筋 混凝土 墙 交 接 时 ， 板 的 工 
程 量 算 至 墙 内 侧 ， 板 中 的 预 留 孔洞 在 0. 3m” 
以 内 者 不 扣除 









































































































































































































































































































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 187 ， 
( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
В, 8. 长 x 宽 x 厚 = ош 板 上 开 洞 超过 0.05m? 时 应 扣除 ， 但 留 洞 
柱 帽 的 体积 : шош 的 工料 应 另 列 项 目 计算 
现 浇 钢筋 混 | B, 板 : 长 x 宽 x 厚 = а? 板 深入 墙 内 部 分 的 板 头 在 墙 体 工程 量 计算 
凝 土 楼 板 柱 帽 的 体积 : ЕЕ = 时 应 扣 队 
(无 梁 ) |... 板 的 净空 面积 可 作为 楼 地 面 、 天 棚 装 饰 工 
扣除 板 上 的 洞 ，- У, ( 洞 面积 x 板 厚 ) 程 的 参考 数据 
Жат! 无 梁 板 的 工程 量 应 包括 柱 帽 的 体积 
圆 形 及 正 多 边 形 柱 按 图 示 尺 寸 以 实体 积 计 
算 工程 量 。 柱 高 按 柱 基 上 表面 或 楼 板 上 表面 
кете алына ае 至 柱 项 上 表面 的 高 度 计算 。 无 染 楼 板 的 柱 
现 浇 钢 筋 混 ЕМЕСКЕ Е ң 
КЕК 式 中 то ВЕТА (ш?) 高 ， 应 按 自 柱 基 上 表面 或 楼 板 上 表面 至 柱头 
Е ЛЕ 
( 圆 形 ) 万 一 一 柱 高 (тш) СІҢ) 下 表面 的 高 度 计 算 。 依 附 于 柱 上 的 牛 
"一 一 柱 的 半径 (m) 腿 应 并 入 柱 身体 积 内 计算 
ЛЕГІ ЕЕЕ ЫНЫ 
图 
按 图 示 尺 寸 以 实体 积 计算 工程 量 。 柱 高 按 
-gx 厅 - 了 柱 基 上 表面 或 楼 板 上 表面 至 柱 项 上 表面 的 高 
i ы И РС. ОВЕН А, ЛЕ ННІ 
= 4 ы 面 或 楼 板 上 表面 至 柱头 ( 帽 》 下 表面 的 高 度 
аа 计算 。 依 附 于 柱 上 的 牛 腿 应 并 入 柱 身体 积 内 
计算 
现 浇 钢筋 混 
жен 
(和 矩形 ) Sa 
Р 无 染 板 
柱 高 算 至 板 顶 面 
ЕТТЕН 构造 柱 按 图 示 尺寸 计算 实体 积 ， 包 括 与 砖 
现 浇 钢筋 混 Т ОИЕ ， 肖 咬 接 部 分 的 体积 ， 其 高 度 应 按 自 柱 基 上 表 
жън |” . 4. Ауа ТЕЗІ, 
ТЕМА 现 浇 女 儿 墙 柱 ， 套 用 构造 柱 项 目 
， 按 图 示 墙 长 度 乘 以 墙 高 度 及 厚度 ， 以 立方 
У-ВхНхі- т ші 
现 浇 钢 筋 混 “| 式 中 8 一 一 混凝土 墙 的 厚度 (ш) 2/- 
Шы АКЕ 计算 各 种 墙 体积 时 ， 应 扣除 门窗 洞口 及 
Ж-Е 五 一 一 混凝土 墙 的 高 度 (ш) 0.3m? 以 上 的 孔洞 体 各 
.2m ТІН А 
1 一 一 混凝土 墙 的 长 度 (т) 











当 志 及 突出 部 分 并 入 墙 体 积 内 计算 

















































































































































































































































































































· 188 · 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
整体 楼 梯 (包括 板式 、 单 梁 式 或 双 梁 式 楼 
Звң-У (ахь) = mm Ж) 应 按 楼 梯 和 楼 梯 平 台 的 水 平 投影 面积 计 
式 中 “了 工 一 一 各 层 投影 面积 之 和 算 
4 一 一 楼 梯 间 净 宽 度 (m) 楼 梯 与 楼 板 的 划分 以 楼 梯 梁 的 外 边缘 为 
46 一 一 外 墙 里 边线 至 楼 梯 梁 (TL-2) 的 外 边缘 | 界 ， 该 楼 梯 梁 已 包括 在 楼 梯 水 平 投影 面积 内 
的 长 度 (а) 楼 梯 段 间 (楼 梯 井 ) 空 阶 宽 度 在 50cm 以 
外 者 ， 应 扣除 其 面积 
现 浇 钢 筋 
混凝土 
整体 楼 梯 
1 
整体 螺旋 楼 梯 、 柱 式 螺 旋 楼 梯 ， 按 每 一 旋 
转 层 的 水 平 投影 面积 计算 ， 楼 梯 与 走道 板 分 
界 以 楼 梯 梁 外 边缘 为 界 ， 该 楼 梯 梁 包括 在 楼 
现 浇 钢 盘 混 | айы ТТЕ Е 
2822 式 中 :一 一 圆柱 半径 (т) 柱 式 螺旋 楼 梯 扣 除 中 心 混凝土 柱 所 占 的 下 
RN R 一 一 螺旋 楼 梯 半 径 (m) 限 。 中 间 柱 的 工程 量 另 按 相应 柱 的 项 目 计 
5 一 一 每 一 旋转 层 楼 梯 的 水 平 投影 面积 (m*) | 算 ， 其 人 工 及 机 械 乘 以 系数 1.5 
螺旋 楼 梯 栏 板 、 栏 杆 、 扶 手套 用 相应 项 
目 ， 其 人 工 乘 以 系数 1.3， 材 料 、 机 械 乘 以 
系数 1.1 
整体 螺旋 楼 梯 、 柱 式 螺 旋 楼 梯 ， 按 每 一 旋 
转 层 的 水 平 投影 面积 计算 ， 楼 梯 与 走道 板 分 
界 以 楼 梯 梁 外 边缘 为 界 ， 该 楼 梯 梁 包括 在 楼 
现 浇 钢 筋 混 S=Sg% XN= ш? 梯 水 平 投影 面积 
凝 土 螺旋 楼 ”| Жар Sjw 一 一 楼 梯 的 投影 面积 (2) БЛЕЯ. ЖЕН. ТЕЛІМ 
梯 〈 整 体 ) N 一 一 楼 梯 的 层 数 目 ， 其 人 工 乘 以 系数 1.3， 材 料 、 机 械 乘 以 
系数 1.1 
由 楼 梯 的 投影 面积 与 楼 梯 的 分 层 层 数 得 出 
楼 梯 的 面积 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 .189 . 
( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
阳台 按 图 示 尺 寸 以 实体 积 计算 。 伸 人 
V=AxBxH+Sxn xH= ш? 墙 内 部 分 的 梁 及 通过 门窗 口 的 过 梁 应 合并 按 
ee 式 中 4 一 一 阳台 的 长 度 (т) 过 梁 项 目 另行 计算 。 阳 台 如 伸 出 墙 外 超过 
ts B 一 一 阳台 的 宽度 (m) ， 梁 、 板 分 别 计算 ， 套 用 相应 项 
и, 如一 一 阳台 的 厚度 (ш) 阳台 四 周 外 边沿 的 弯 起 ， 如 其 高 度 ( 指 板 
St 一 一 弧 形 部 分 的 阳台 的 面积 (根据 实际 尺 | 上 表面 至 弯 起 项 面 ) 超 过 бот 时 ， 按 全 高 计 
寸 计 算 ) ПЕ А 
凹 进 墙 内 的 阳台 按 现 浇 平 板 计算 
台 按 图 示 尺 寸 以 实体 积 计算 
埋 内 部 分 的 粱 及 通过 门窗 口 的 过 梁 应 
现 浇 钢 筋 混凝土 阳台 工程 量 : 过 梁 项 目 另行 计算 
Lxb= т? 伸 出 墙 外 超过 1. 5m 时 ， 梁 、 板 分 
式 中 [一 一 阳台 长 度 (т) ， 套 用 相应 项 目 
5 一 一 阳台 宽度 (т) 四 周 外 边沿 的 弯 起 ， 如 其 高 度 ( 指 板 
上 表面 至 弯 起 顶 面 ) 超过 бот 时 ， 按 全 高 计 
现 浇 钢筋 混 ] 栏 板 项 
ЖЕНЯ 
( 直 形 ) 
形 雨 笑 按 图 示 尺寸 以 实体 积 计 算 。 伸 入 
V=AxBxH+Sx XH= т? 墙 内 部 分 的 梁 及 通过 门窗 口 的 过 梁 应 合并 按 
жайыма 式 中 4 一 一 雨 篷 的 长 度 (тш) 日 另行 计算 。 雨 篷 如 伸 出 墙 外 超过 
рро ВЕЙ (тш) 中， 梁 、 板 分 别 计算 ， 套 用 相应 项 有 
жн 一 一 雨 笑 的 厚度 (ш) 厅 篷 四周 外 边沿 的 弯 起 ， 如 其 高 度 ( 指 板 
Sn 一 一 弧 形 部 分 的 雨 篷 的 面积 (根据 实际 尺 | ЕЖ ЖӘНЕН) 超过 6cm 时 ， 按 全 高 计 
寸 计算 ) ] 栏 板 项 下 
谈 阳 板 按 雨 篷 项 目 计算 
g 雨 篷 按 图 示 尺 寸 以 实体 积 计算 。 伸 人 
的 梁 及 通过 门窗 口 的 过 梁 应 合并 按 
азына У-АхВхН- т 另行 计算 。 雨 禾 如 伸 出 墙 外 超过 
аА 式 中 4 一 一 雨 笑 的 长 度 (т) ， 梁 、 板 分 别 计算 ， 套 用 相应 项 目 
全 8 一 一 雨 篷 的 宽度 (ш) 同 外 边沿 的 弯 起 ， 如 其 高 度 ( 指 板 
一 一 雨 笑 的 厚度 (ш) 上 表面 至 弯 起 顶 面 ) 超过 бот 时 ， 按 全 高 计 


























j 栏 板 项 





























EF 遮 阳 板 按 雨 篷 项 目 计 算 

































































































































































“190. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
挑 榴 天 沟 按 实体 积 计算 
当 与 板 (包括 屋面 板 、 楼 板 ) 连接 时 ， 以 
V= (B+H) xhxL= mi 外 墙 身 外 边缘 为 分 界线 ; 当 与 圈 梁 (包括 其 
фр ВВЕ Е (ш) шар) 连接 时 ， 以 梁 外 边线 为 分 界线 
Қамы 万 一 一 挑 榴 的 高 度 (ш) 外 墙 外 边缘 以 外 或 粱 外 边线 以 外 为 挑 檐 天 
混凝土 挑 构 р АК А 
ПКЕЕ (т) 沟 
КЕ (а) ИЕН 0 НЕ ТУ ЕТЕ 40cm 以 内 时 ， 套 用 挑 
梅 项 目 ， 挑 梅 天 沟 壁 高 度 超过 40cm 时 ， 按 
全 高 计算 ， 套 用 栏 板 项 目 
V=bxHxL= т 
5 5 ЕНУ (т 
本 全 栏 板 按 实体 积 计算 
有 一 栏 板 的 高 (m) 
ІК (а) 
现 浇 钢 航 
混凝土 栏 板 
У-ВхНхі- т? 
现 浇 钢 筋 混 “| 式 中 8 一 一 遮阳 板 的 宽 (m) 水 平 庶 阳 板 按 雨 篷 项 目 计算 
Е-Е 一 遮阳 板 的 高 (m) 水 平 庶 阳 板 按 图 示 尺 寸 以 实体 积 计算 
ЖК (а) 
У-ВхНхі- тш 
ЖӘНЕН е вза (ш) 
жане 17 222777 混凝土 后 浇 带 按 图 示 尺 寸 以 实体 积 计算 
ЕДЫ 有 一 后 浇 带 的 高 (m) 
(后 浇 带 ) 、 
ЮК (m) 
预算 定额 中 关于 预制 过 梁 的 定额 项 目 分 别 
列 有 预制 过 梁 的 制作 (包括 其 钢筋 加 工 和 绑 
扎 ) 、 预 制 过 梁 的 安装 。 若 在 预制 构件 厂 制 
ТЕСТТЕН КЕЗ, ОА АЧ З по ІІ 
预制 过 梁 。 | 式 中 у i Pe ы. 
Se a 要 计算 预制 过 梁 的 制作 、 蒸 汽 养 护 、 运 输 、 
N 一 一 不 同 规格 的 预制 混凝土 过 梁 的 数量 














， 也 即 计 算 四 项 工程 量 。 按 预 
制 过 梁 的 根 数 计算 出 的 为 安装 工程 量 。 安 装 
[ 程 量 再 增加 1. 5% 的 安装 损耗 为 制作 、 养 
护 、 运 输 的 工程 量 。 钢 筋 数量 也 要 计算 出 来 









































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -191. 




























































































(8 
项 目 计算 公式 计算 规则 
жола алын ШЕНЕУ ЭК 
式 中 “太一 一 不 扣除 圆 孔 的 板 的 体积 (м5) 积 计算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 铁 件 所 占 体积 
预制 圆 孔 板 у, 圆 孔 的 体积 (3) 预制 构件 的 制作 工程 量 ， 应 按 图 纸 计 算 的 
N-- 一 圆 孔 板 的 数量 ша 
4.4.2 工程 量 计算 数据 表 
1. 构造 柱 折算 截面 面积 表 ( 表 4-39 ) 
表 4-39 构造 柱 折算 截面 面积 (单位 : тш?) 
а 
构造 柱 的 平面 形式 TA 
ЖИА 
0.24 х0.24 0. 072 0. 0792 0. 072 0. 0864 
构造 柱 基 0.24 х0.365 0. 1095 0. 1167 0. 1058 0. 1239 
Ж 
0. 365 х0. 24 0. 1020 0.1130 0. 1058 0. 1239 
di ха,/т 
0. 365 х0. 365 0. 1551 0. 1661 0. 1551 0. 1770 

















Е: 1. 构造 柱 体积 = 构造 柱 折算 截面 面积 x 构造 柱 计算 高 度 。 
2. 构造 柱 详 见 附 图 : 

















2. 常用 锥 形 杯 口 基础 
常用 锥 形 杯 口 基础 如 图 4-1 所 示 ， 其 体积 见 表 4-40。 



































192. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
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图 4-1 锥 形 杯 口 基础 








表 4-40 常用 锥 形 杯 口 基 础 体积 









































柱 断 面 / 杯 形 柱 基 规格 尺寸 /mm 混凝土 体积 
mm A B a а, 5 bi H һ, һ, һ, /(m /个 ) 
1300 | 1300 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 600 | 300 | 200 | 200 0.66 
1400 | 1400 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 600 | 300 |200 | 200 0.73 
1500 | 1500 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 600 | 300 | 200 | 200 0. 80 
1600 | 1600 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 600 | 300 | 200 | 200 0. 87 
1700 | 1700 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 700 | 300 | 250 | 200 1.04 
400 х400 1800 | 1800 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 700 | 300 |250 | 200 1.13 
1900 | 1900 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 700 | 300 | 250 | 200 1.22 
2000 | 2000 | 550 | 1100 | 550 | 1100 | 800 | 400 | 250 | 200 1.63 
2100 | 2100 | 550 | 1100 | 550 | 1100 | 800 | 400 | 250 | 200 1.74 
2200 | 2200 | 550 | 1100 | 550 | 1100 | 800 | 400 | 250 | 200 1.86 
2300 | 2300 | 550 | 1200 | 550 | 1200 | 800 | 400 | 250 | 200 2.12 
2300 | 1900 | 750 |1400 | 550 | 1200 | 800 | 400 | 250 | 200 1.92 
2300 | 2100 | 750 | 1450 | 550 | 1250 | 800 | 400 | 250 | 200 2.13 
2400 | 2200 | 750 | 1450 | 550 | 1250 | 800 | 400 | 250 | 200 2.26 
400 х600 2500 | 2300 | 750 | 1450 | 550 | 1250 | 800 | 400 | 250 | 200 2.40 
2600 | 2400 | 750 | 1550 | 550 | 1350 | 800 | 400 | 250 | 200 2.68 
3000 | 2700 | 750 | 1550 | 550 | 1350 | 1000 | 500 | 300 | 200 2.83 
3300 | 3900 | 750 |1550 | 550 | 1350 | 1000 | 600 | 300 | 200 4.63 
2500 | 2300 | 850 |1550 | 550 | 1350 | 900 | 500 | 250 | 200 2.76 
2700 | 2500 | 850 |1550 | 550 | 1350 | 900 | 500 | 250 | 200 3.16 
400 х700 3000 | 2700 | 850 | 1550 | 550 |1350 | 1000 | 500 | 300 | 200 3. 89 
3300 | 2900 | 850 |1550 | 550 | 1350 | 1000 | 600 | 300 | 200 4.60 
4000 | 2800 | 850 |1750 | 550 |1350 | 1000 | 700 | 300 | 200 6. 02 


































































































































































































4 工程 量 计 算 常用 公式 及 数据 193. 
(8 
ЖЕГІШ / 杯 形 柱 基 规 格 尺寸 /mm 混凝土 体积 
mm A B a а, 5 bi Н hi һ, һ; / (ш3/4-) 
3000 | 2700 950 1700 550 1350 1000 500 300 200 3.90 
3300 | 2900 950 1750 550 1350 1000 600 300 200 4. 65 
400 х800 
4000 | 2800 950 1750 550 1350 1000 700 300 250 5.98 
4500 | 3000 950 1850 550 1350 1000 800 300 250 7.93 
3000 | 2700 950 1700 650 1450 1000 500 300 200 3.96 
3300 | 2900 950 1750 650 1450 1000 600 300 200 4.70 
500 х800 
4000 | 2800 950 1750 650 1450 1000 700 300 250 6.02 
4500 | 3000 950 1850 650 1450 1200 800 300 250 7.99 
4000 | 2800 1150 1950 650 1450 1200 800 300 250 6.90 
500 х 1000 
4500 | 3000 1150 1950 650 1450 1200 800 300 250 8.00 
Е: 1. 按 杯 口 上 下 口 放 宽 2Smm。 
2. 表 中 符号 如 图 4-1 所 示 。 
3. 锥 形 杯 口 基础 体积 计算 公式 : 
Үү-Ур +Vy +Vy -Vy 
式 中 
V1 =A.B.h, 
Е 1 
Уп С) Se (aib1 +AB+ ,/а|5, :AB) һ, 
Ур-а,- 5 (H-h) 
Уұ- (а-0.025) (5-0.025) (Н-һ,) 
3. 钢筋 混凝土 倒 圆 锥 形 薄 壳 基 础 体积 计算 公式 表 (3424-41) 
表 4-41 钢筋 混凝土 倒 圆 锥 形 薄 过 基础 体积 计算 公式 
ІНЕН а 
图 示 
现 浇 混凝土 倒 圆 锥 形 薄 壳 基 础 体积 计算 公式 : 
根据 图 示 
у= ү, +V, +7, 
计算 公式 Vi ( 薄 壳 部 分 ) -т. ( 民 +R,) :6h, > сов0 
А Th, 2 2 
У. СНВ) 52 (КЕ + ак, +) 
Vs 〈 圆 体 部 分 ) = ткл, 





194. 工程 造价 常用 图 表 手 册 








4. 钢筋 混凝土 倒 圆 台 基 础 体积 计算 公式 表 ( 表 4-42) 
表 4-42 钢筋 混凝土 倒 圆 台 基 础 体积 计算 公式 



























































а1(61) 
图 示 С 
| 
现 浇 混 凝 土 倒 圆 台 基 础 体积 计算 公式 : 
根据 图 示 
v= (А2 +12 + Кг) + т? Н? 
е ( 5 ) +8 2! 
жау = (аз0.025) (b+0.025) hs 
计算 全息 式 中 a 一 一 柱 长 边 尺寸 
а 杯 口外 包 长 边 尺 寸 
5 柱 短 边 尺 寸 
Қ 杯 口 外 包 短 边 尺 寸 
一 底 最 大 半径 
"一 一 底面 半径 
Н, Һ, ~hs 一 一 断面 高 度 

















5. 混凝土 鱼 腹 式 吊车 梁 混凝土 、 钢 筋 计 算式 
混凝土 鱼 腹 式 吊车 梁 如 图 4-2 所 示 。 对 其 体积 计算 ， 虚线 以 上 的 部 分 按 和 矩形 断面 计算 ; 
对 虚线 以 下 的 弧 线 部 分 ,应 按 弧 面 积 乘 以 设计 梁 宽 计 算 。 




















| х, 








图 4-2 鱼 腹 式 吊车 梁 
弧 线 部 分 的 设计 有 两 种 方法 ， 一 是 按 抛物 线 (二 次 或 三 次 抛物 线 ) 设计 ,一 是 按 圆 弧 
线 高 度 。 对 于 按 抛物 线 设 计 者 ， 则 : 
弧 面 积 =0.6667 хах 
弧 线 长 = 1/12 +1. 33337° (用 于 钢筋 计算 ) 
对 于 按 圆 弧 线 设计 者 ， 则 : 
МН -К.1.у 
0. 0021816ф (1° +47) 
7 ( 





弧 线 长 = 





用 于 钢筋 计算 ) 


4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 . 195 · 








式 中 7 一 一 派对 应 的 水 平 长 ; 
Г 一 一 派对 应 的 垂直 高 ; 
К А Ж, 01.14-43; 

















































































































фл АО 0, пе ИГ А 26 4-43 可 得 。 
% 443 圆 弧 面积 系数 
ф (°) ЖЖК HL ФО) 系数 天 HL 
1 0.6667 0. 0022 33 0.6694 0.0725 
2 0.6667 0. 0044 34 0.6696 0. 0747 
3 0. 6667 0. 0066 35 0. 6698 0. 0770 
4 0. 6667 0. 0087 36 0. 6700 0. 0792 
5 0. 6667 0. 0109 37 0. 6702 0. 0814 
6 0. 6667 0. 0131 38 0. 6704 0. 0837 
7 0. 6668 0. 0153 39 0. 6706 0. 0859 
8 0. 6668 0. 0175 40 0. 6708 0. 0882 
9 0. 6669 0. 0197 41 0.6710 0. 0904 
10 0. 6670 0. 0218 42 0.6712 0. 0927 
11 0. 6670 0. 0240 43 0. 6714 0. 0949 
12 0. 6671 0. 0262 44 0. 6717 0. 0972 
13 0. 6672 0. 0284 45 0. 6719 0. 0995 
14 0. 6672 0. 0306 46 0. 6722 0. 1017 
15 0. 6673 0. 0328 47 0. 6724 0. 1040 
16 0. 6674 0. 0350 48 0. 6727 0. 1063 
17 0. 6675 0. 0372 49 0. 6729 0. 1086 
18 0. 6676 0. 0394 50 0. 6732 0. 1109 
19 0. 6677 0. 0416 51 0. 6734 0. 1131 
20 0. 6678 0. 0437 52 0. 6737 0. 1154 
21 0. 6678 0. 0459 53 0. 6740 0.1177 
22 0. 6680 0. 0481 54 0. 6743 0. 1200 
23 0. 6681 0. 0504 55 0. 6746 0. 1224 
24 0. 6682 0. 0526 56 0. 6749 0. 1247 
25 0. 6684 0. 0548 57 0. 6752 0. 1270 
26 0. 6685 0. 0570 58 0. 6755 0. 1293 
27 0. 6687 0. 0592 59 0. 6758 0. 1316 
28 0. 6688 0. 0614 60 0. 6761 0. 1340 
29 0. 6688 0. 0636 61 0. 6764 0. 1363 
30 0. 6690 0. 0658 62 0. 6768 0. 1387 
31 0. 6691 0. 0681 63 0. 6771 0. 1410 
32 0. 6693 0. 0703 64 0. 6775 0. 1434 
























































































































































:196- 工程 造 用 图 表 手 册 
(% 
ф (°) ЖЖ К Јл. ф (°) 系数 开 Р 

65 0. 6779 0. 1457 101 0. 6954 0. 2358 
66 0. 6782 0. 1481 102 0. 6961 0.2385 
67 0. 6786 0. 1505 103 0. 6967 0.2412 
68 0. 6790 0. 1529 104 0. 6974 0. 2439 
69 0. 6794 0. 1553 105 0. 6980 0. 2466 
70 0. 6797 0.1577 106 0. 6987 0. 2493 
71 0. 6802 0. 1601 107 0. 6994 0. 2520 
72 0. 6805 0. 1625 108 0. 7001 0. 2548 
73 0. 6809 0. 1649 109 0. 7008 0. 2575 
74 0. 6814 0. 1673 110 0. 7015 0. 2603 
75 0. 6818 0. 1697 111 0. 7022 0. 2631 
76 0. 6822 0. 1722 112 0. 7030 0. 2659 
77 0. 6826 0. 1746 113 0. 7037 0. 2687 
78 0. 6831 0. 1771 114 0. 7045 0. 2715 
79 0. 6835 0. 1795 115 0. 7052 0. 2742 
80 0. 6840 0. 1820 116 0. 7060 0. 2772 
81 0. 6844 0. 1845 117 0. 7068 0. 2800 
82 0. 6849 0. 1869 118 0. 7076 0. 2829 
83 0. 6854 0. 1894 119 0. 7084 0. 2858 
84 0. 6859 0. 1919 120 0. 7092 0. 2887 
85 0. 6860 0. 1914 121 0. 7100 0.2916 
86 0. 6869 0. 1970 122 0. 7109 0. 2945 
87 0. 6874 0. 1995 123 0.7117 0. 2975 
88 0. 6879 0. 2020 124 0.7126 0. 3004 
89 0. 6884 0. 2046 125 0.7134 0. 3034 
90 0. 6890 0.2071 126 0.7143 0. 3064 
91 0. 6895 0. 2097 127 0.7152 0. 3094 
92 0. 6901 0.2122 128 0.7161 0. 3124 
93 0. 6906 0.2148 129 0.7170 0.3155 
94 0. 6912 0.2174 130 0.7180 0.3185 
95 0. 6918 0. 2200 131 0.7189 0.3216 
96 0. 6924 0. 2226 132 0. 7199 0. 3247 
97 0. 6930 0.2252 133 0. 7209 0.3278 
98 0. 6936 0. 2279 134 0.7219 0. 3309 
99 0. 6942 0. 2305 135 0. 7229 0. 3341 
100 0. 6948 0. 2332 136 0. 7239 0. 3373 










































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -197. 
( 续 ) 
ф (9) ЖЖК HL ф (°) 系数 下 HL 
137 0. 7249 0. 3404 159 0.7514 4159 
138 0.7260 0. 3436 160 0.7528 0. 4196 
139 0.7270 0. 3469 161 0. 7542 0. 4233 
140 0. 7281 0. 3501 162 0. 7557 0. 4270 
141 0. 7292 0. 3534 163 0. 7571 0. 4308 
142 0. 7303 0. 3567 164 0. 7586 0. 4346 
143 0. 7314 0. 3600 165 0. 7601 0. 4385 
144 0. 7325 0. 3633 166 0. 7616 0. 4424 
145 0. 7336 0. 3666 167 0. 7632 0. 4463 
146 0. 7348 0. 3700 168 0. 7648 0. 4502 
147 0. 7360 0. 3734 169 0. 7664 0. 4542 
148 0. 7372 0. 3768 170 0. 7680 0. 4582 
149 0. 7384 0. 3802 171 0. 7696 0. 4622 
150 0. 7396 0. 3837 172 0. 7712 0. 4663 
151 0. 7408 0. 3871 173 0. 7729 0. 4704 
152 0. 7421 0. 3906 174 0. 7746 0. 4745 
153 0. 7434 0. 3942 175 0. 7763 0. 4787 
154 0. 7447 0. 3977 176 0. 7781 0. 4828 
155 0. 7460 0. 4013 177 0. 7799 0. 4871 
156 0. 7473 0. 4049 178 0. 7817 0. 4914 
157 0. 7486 0. 4085 179 0. 7835 0. 4957 
158 0. 7500 0.4122 180 0. 7854 0. 5000 
4.5 钢筋 工程 
4.5.1 工程 量 计算 公式 
钢筋 的 工程 量 计算 见 表 4-44。 
表 4-44 钢筋 的 工程 量 计算 
项 目 计算 公式 计算 规则 
1) 构件 内 布置 的 为 两 端 无 弯 起 直 钢 筋 时 : 
设计 长 度 = 工 -22 
2) 当 构 件 内 布置 的 为 两 端 有 弯 钓 的 直 钢 筋 时 : 钢筋 接头 设计 图 纸 已 规定 的 按 设 计 图 纸 计 
设计 长 度 =L-25b+2AL, 算 ; 设计 图 纸 未 作 规定 的 ， 现 浇 混 凝 土 的 水 平 
式 中 [一 一 混凝土 构件 的 长 度 (шт) 通 长 钢筋 搭 接 量 ， 直 径 25mm 以 内 者 ， 按 8m 
直线 钢筋 下 4 一 一 保护 层 的 厚度 (m) 长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 按 6m 长 一 个 
料 长 度 ЛІ, К (м), АЕ 接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 。 现 浇 
туа ЯЕ АТ, 混凝土 竖 向 通 长 钢筋 ( 指 墙 、 柱 的 竖 向 钢筋 ) 
形式 | 工 级 钢筋 | I 级 钢筋 | 焉 级 钢筋 亦 按 以 上 规定 计算 ,但 层 高 小 于 规定 接头 间距 
90° 3.5d X+0.9d | X+1.2d 的 竖 向 钢筋 接头 ， 按 每 自然 层 一 个 计算 
135° 4.9d X+2.9d | X+3.6d 
180° 6.254 
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( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
设计 长 度 =L-2b+2 (5-1) +2 x6.25d =L-2b+ 
2 (Н-25) tg (а/2) +12.5d ттезмрикЕмЕШЕЕЗЕШЕН 
қ 0 ҮГ 14 24 Э) 0с ИГ & 20 Г 
式 中 /一 混凝土 构件 的 长 度 (ш) 2. и 
2 算 ; 设计 图 纸 未 作 规 定 的 ， 现 浇 混 凝 土 的 水 平 
0 о НУЛА т 
通 长 钢筋 搭 接 量 ， 直 径 25mm 以 内 者 ， 按 8m 
,一 一 钢筋 赤 起 部 分 斜 边 长 度 (в) 2. б 
И - 长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 按 6m 长 一 个 
2... 接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 
Жж», а Үш ЖТ т 
一 构件 截面 的 高 度 (ш) ыма ыла 
a 一 钢 航 弯 起 角度 (9) 
зт 
料 长 度 
(Бак ЕЕЕ аны г 
| 1 | 
5 
ТЕ 88 
а 
人 
目前 常用 以 下 几 种 方法 : 
1) ЖАК Е ОУ) ЖКЖ + 6.25d x 2 
522. Қ 很 多 实际 工作 者 ， 在 工作 中 为 了 简化 计算 ， 
жеты 光 件 的 外 围 周 长 作为 夭 筋 的 计算 长 度 ， 不 再 
5) аки т ОУ аталы | ПЛАЧЕВ ИЧА) 
5. ШІ ТЕТЕ ТЕГТІ 
这 种 方法 计算 比较 粗略 ， 有 可 能 会 产生 一 定 
з) р = в (27) 形 长 度 + 不同 直径 的 | елен Ё 
的 误差 
ШІ 
ЖЕЛЕ (44%) 4) ЯПА КЛЕ = 构件 横 截 面 外 形 长 度 -5cm 
下 料 长 度 
内 墙 轿 梁 纵向 钢筋 长 度 (每 层 ) 钢筋 接头 设计 图 纸 已 规定 的 按 设 计 图 纸 计 
ИИИ 算 ， 设 计 图 纸 未 作 规定 的 ， 现 浇 混 凝 土 的 水 平 
人 x 钢 盘 根 数 = от 通 长 钢筋 搭 接 量 ， 直 径 25mm 以 内 者 ， 按 8m 
| 起 中 ,一 一 内 墙 净 长 线 长 度 (m) 长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 ， 按 6m 长 一 
/一 一 钢筋 锚固 长 度 (ша) 个 接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 
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( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
外 墙 圈 梁 纵向 钢筋 长 度 (每 层 ) 钢筋 接头 设计 图 纸 已 规定 的 按 设计 图 纸 计 
Spe ЭТН ТТ ИИК 算 ; 设计 图 纸 未 作 规定 的 ， 现 浇 混凝土 的 水 平 
Сои x 转角 数 = т 通 长 钢筋 搭 接 量 ， 直 径 25mm 以 内 者 ， 按 gm 
| 起 中 а КАК (ш) 长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 ， 按 6m 长 一 
ГВК (т) 个 接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 





钢筋 接头 设计 图 纸 已 规定 的 按 设计 图 纸 计 
算 ; 设计 图 纸 未 作 规 定 的 ， 现 浇 混 凝 土 的 水 平 
通 长 钢筋 搭 接 量 ， 直 径 25mm 以 内 者 ， 按 8m 





板 底 圈 梁 抗 上 = 平 直 部 分 长 度 + 弯 起 部 分 长 度 













































































震 附 加 盘 过 钩 长 度 - ЭЕ 

Тт oY 长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 按 6m 长 一 个 
接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 
钢筋 接头 设计 图 纸 已 规定 的 按 设计 图 纸 计 

511: 算 ， 设 计 图 纸 未 作 规定 的 ， 现 浇 混 凝 土 的 水 平 

“| 工 = 平 直 部 分 长 度 + а И а е 

圈 梁 抗震 с 通 长 钢筋 搭 接 量 ， 直径 25mm 以 内 者 ， 按 8m 

附加 盘 е 长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 ， 按 6m 长 一 











个 接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 





螺旋 钢筋 长 度 = 螺旋 筋 圈 数 x [ ( 螺 距 ) ”+ (тхШ 
圈 直径 )”]'”+ 两 个 圆 形 筋 + 两 个 端 钩 长 

螺旋 钢筋 | Хан 

长 度 ЛЕЛ ГА - 螺旋 筋 设计 高 度 (h) = 螺 距 

ЖІ ЕМЕ = 圆 形 构件 直径 -保护 层 厚度 x2 

虹 距 一 一 螺旋 筋 间 中 


钢筋 接头 设计 图 纸 已 规定 的 按 设计 图 纸 计 
算 ; 设计 图 纸 未 作 规定 的 ， 现 浇 混 凝 土 的 水 平 
通 长 钢筋 措 接 量 ， 直 径 25mm 以 内 者 ， 按 8m 
长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 ， 按 6m 长 一 
个 接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 































































































根据 梯形 中 位 线 原理 以 下 图 为 例 ) : Ени 
І, +1 =1, +15 =1, +1, -21, 算 ; 设计 图 纸 未 作 规 定 的 ， 现 浇 混 凝 土 的 水 平 
通 长 钢筋 拱 接 量 ， 直 径 25mm 以 内 者 ， 按 gm 

















所 以 : Li +15 +L +1 +Ls +Le =270 х3 





长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 ， 按 бъ 长 一 








即 : 
Б 个 接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 。 现 
浇 混 凝 土 竖 向 通 长 钢筋 ( 指 墙 、 柱 的 竖 向 钢 
УІ, „= п 








Ж) 亦 按 以 上 规定 计算 ,但 层 高 小 于 规定 接头 
间距 的 竖 向 钢筋 接头 ， 按 每 自然 层 一 个 计算 








Жана 为 钢筋 总 根 数 (不 管 与 中 位 线 是 否 重合 ) 




















变 长 度 钢 盘 
(梯形 ) 长 度 
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( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
根据 三 角形 中 位 线 原 理 〈 以 下 图 为 例 ) : 钢筋 接头 设计 图 纸 已 规定 的 按 设计 图 纸 计 
jee 21, 算 ; 设计 图 纸 未 作 规定 的 ， 现 浇 混 凝 土 的 水 平 
НМ: Li +0, +Ls+L 31-21, x3 通 长 钢筋 搭 接 量 ， 直 径 25mm 以 内 者 ， 按 8m 
即 长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 按 6m 长 一 个 
Ы сы алыш 接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 。 现 浇 
анын " 混凝土 竖 向 通 长 钢筋 ( 指 墙 、 柱 的 竖 向 钢筋 ) 
Е. 亦 按 以 上 规定 计算 ， 但 层 高 小 于 规定 接头 间距 
bny у ра 9 Ж ҚАНАУ Ы ан 2 КҮТ» 、 
式 中 了 为 钢筋 总 根 数 (不 管 与 中 位 线 是 否 重合 ) 的 竖 向 钢筋 接头 ， 按 每 自然 层 一 个 计算 
变 长 度 钢筋 
(三 角形 ) 
长 度 
І =п (外 圆周 长 + 内 圆周 长 ) х1/2 СТОРИМЕ 
ИИО КУР 钢筋 接头 设计 图 纸 已 规定 的 按 设计 图 纸 计 
ТІЛІ Ж Ж. 设计 图 纸 未 作 规定 的 ， 现 浇 混 凝 土 的 水 平 
ДИ =п (г+а) т 
筋 长 度 起 外 加 钢筋 半径 通 长 钢筋 搭 接 量 ， 直 径 25mm 以 内 者 ， 按 8m 
Еа Іх г |2 ЕЧ 
钢筋 间距 长 一 个 接头 ， 直 径 25mm 以 上 者 ， 按 6m 长 一 
钢筋 根 数 个 接头 ， 搭 接 长 度 按 规范 及 设计 规定 计算 





4. 5.2 工程 量 计 算数 据 表 


1. 热 轧 圆 钢 和 方 钢 的 尺寸 及 理论 质量 表 (:24-45) 
热 轧 圆 钢 和 方 钢 的 尺寸 及 理论 质量 


% 4-45 








d 一 圆 钢 直 径 ; a 一 方 钢 边 长 



































2 
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(8 
圆 钢 公 称 直径 d 理论 质量 / (kg/m) 圆 钢 公称 直径 а 理论 质量 / (kg/m) 
方 钢 公称 边 长 a/mm АМ 方 钢 方 钢 公称 边 长 а/шт 圆 钢 方 钢 
5.5 0. 186 0.237 56 19.3 24.6 
6 0. 222 0. 283 58 20.7 26.4 
6.5 0. 260 0. 332 60 22.2 28.3 
7 0. 302 0. 385 63 24.5 31.2 
8 0. 395 0. 502 65 26.0 33.2 
9 0. 499 0. 636 68 28.5 36.3 
10 0.617 0.785 70 30.2 38.5 
11 0. 746 0. 950 75 34.7 44. 2 
12 0. 888 1.13 80 39.5 50.2 
13 1. 04 1.33 85 44.5 56.7 
14 1.21 1. 54 90 49.9 63.6 
15 1. 39 1.77 95 55.6 70.8 
16 1.58 2.01 100 61.7 78.5 
17 1.78 2.27 105 68.0 86.5 
18 2. 00 2.54 110 74.6 95.0 
19 2.23 2.83 115 81.5 104 
20 2.47 3.14 120 88.8 113 
21 2.72 3.46 125 96.3 123 
22 2. 98 3.80 130 104 133 
23 3.26 4.15 135 112 143 
24 3.55 4.52 140 121 154 
25 3.85 4.91 145 130 165 
26 4.17 5.31 150 139 177 
27 4.49 8:12. 155 148 189 
28 4.83 6.15 160 158 201 
29 5.18 6.60 165 168 214 
30 5:59 7. 06 170 178 227 
31 5.92 7.54 180 200 254 
32 6.31 8.04 190 223 283 
33 6.71 8.55 200 247 314 
34 7.13: 9.07 210 272 
35 7.55 9. 62 220 298 
36 7.99 10.2 230 326 
38 8.90 11.3 240 355 
40 9.86 12.6 250 385 
42 10.9 13.8 260 417 
45 12::5 15;9 270 449 
48 14.2 18.1 280 483 
50 15.4 19.6 290 518 
53 17.3 22.0 300 555 
55 18.6 23.7 310 592 


























注 : 表 中 钢 的 理论 质量 是 按 密度 为 7. 85g/em” 计算 。 
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2. 冷 轧 扭 钢筋 公称 截面 面积 和 理论 质量 ( 表 4-46 ) 





















































%4-46 冷 轧 扭 钢筋 公称 截面 面积 和 理论 质量 
强度 级 别 型 号 | 标志 直径 d/ mm 公称 横 截 面 面 积 4./mm” 理论 质量 / (kg/m) 
6.5 29. 50 0.232 
8 45. 30 0.356 
І 10 68. 30 0. 536 
12 96.14 0.755 
6.5 29.20 0. 229 
СТВ550 8 42.30 0. 332 
Е 10 66. 10 0. 519 
12 92. 74 0. 728 
6. 5 29. 86 0. 234 
Ш 8 45. 24 0. 355 
10 70. 69 0.555 
6. 5 28. 20 0. 221 
СТВ650 Ш 8 42.73 0. 335 
10 66. 76 0. 524 
注 : 冷 轧 扭 钢筋 的 表示 : 
CTB ЕІ 
类 型 代号 : ТП Ш 
主 参数 代号 : 标志 直径 
标志 代号 : 91 
强度 级 别 代号 : 550、650 
名 称 代 号 : CTB( 冷 轧 扭 ) 
3. 热 轧 光 圆 钢筋 的 公称 横 截 面 面 积 与 公称 质量 ( 表 4-47 ) 


公称 直径 /mm 

















表 4-47 








热 轧 光 圆 钢筋 的 公称 横 截 面 面 积 与 公称 质量 


公称 截面 面积 /mm” 


公称 质量 / (kg/m) 





























6 (6.5) 28.27 (33.18) 0.222 (0.260) 
8 50.27 0.395 
10 78.54 0.617 
12 113.1 0. 888 
14 153.9 1.21 
16 201.1 1.58 
18 254. 5 2. 00 
20 314.2 2.47 
22 380.1 2.98 





Жж. 表 中 公称 重量 








Н 





密度 按 7. 85g/cm’ 计算 。 





公称 直 














45 6. 5mm 的 产品 为 过 渡 性 产品 。 
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4. 热 轧 带 肋 钢筋 的 公称 横 截 面 面 积 与 理论 重量 (324-48) 
ж448 ” 热 轧 带 肋 钢筋 的 公称 横 截面 面积 与 理论 重量 




















































































































公称 直径 /mm 公称 横 截 面 面 积 /mm2 理论 重量 / (kg/m) | ”实际 重量 与 理论 重量 的 偏差 (% ) 
6 28.27 0. 222 
8 50.27 0. 395 
+7 
10 78. 54 0. 617 
12 113.1 0. 888 
14 153.9 1.21 
16 201.1 1.58 
4:9 
18 254.5 2.00 
20 314. 2 2.47 
22 380. 1 2.98 
25 490. 9 3.85 
28 615.8 4.83 
32 804. 2 6.31 +4 
36 1018 7.99 
40 1257 9. 87 
50 1964 15.42 
注 : 本 表 中 理论 重量 按 密度 为 7. 85g/em 计算。 
常见 形式 钢筋 长 度 计算 表 ( 表 4-49) 
表 4-49 常见 形式 钢筋 长 度 计 算 
钢筋 形式 示意 长 度 计算 式 
C2 1, %12.54 (6.254 x2) (两 个 180。 弯 钩 ) 
| ін | А (жа) 
Ы 14 1% Ly -24 (2225) 
Л Lo +1, + 12.54 (0915 180° 2) 
Lo +1, (2) 
ЕРО 
Lo +21, +12. 54 (两 个 180" 弯 钩 ) 
1 %21, ЕЗІ? 
+ Е ) 
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钢筋 形式 示意 


长 度 计算 式 





ЕЗ 


| а | 





Lo +2 (һ-2%) 








Ly +2h -64, 








a=30° 

Ly +0.54h +12.5d -3.1do 
了 外 +0.54h -3.1do 

(每 个 斜 长 增加 0. 27А, ) 

оа =45° 

Ly +0. 82А + 12. 5а 3. 64, 


т 





Ід +0. 82А –3. 610 
(每 个 斜 长 增加 0.41) 

а =60° 

Ly +1.15h + 12.54 4.34, 


т 





La %1.15һ-4.34, 
(每 个 斜 长 增加 0. 575А, ) 





(0175 180927) 
(2225) 


(0175 180° 25 7) 
(2225) 


(01715 180927) 
(2225) 








раһ Б ра 


а = 30° 


?2а+0 +4 (А - 245) +12. 54 


2а+0 +4 (Һ-24) 


оа = 45° 


(0175 180927) 
(2225) 


?2а+0 +2.82 (А - 245) +12. 5а 


?2а+0 +2.82 (һ-24;) 
а =60° 


(01715 180° 25 7) 
(2225) 


2а+0+2.3 (һ-24) +12. 5а 


2a+b+2.3 (һ-24;) 


(01715 180927) 
(2225) 





а 
ря 
Lo 





a=30° 


Lo %0.54 (һ-24,) +21.+12.5d 


Lo %0.54 (h-2d) +21, 
[ 


т 





(0175 180927) 
(2225) 


个 斜 长 增加 0.27 (А -24,) ] 
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钢筋 形 式 示 意 长 度 计算 式 





а =45° 
1+0. 82 (һ-2а4,) +21, +12. 54 
(两 个 180° 27 8) 





-е ші Lo %0.82 (Һһ-24,) +21, (2223) 
区 [每 个 斜 长 增加 0.41 ( -2do)] 
2 а =60° 


1, +1.15 (А-245) +21, +12. 54 


一 一 一 一 
(两 个 180* 厅 钩 ) 


Го +1.15 (һ-24,) +21, (225) 








[每 个 斜 长 增加 0.575 (А -24,) ] 
Ly %2һ-12.54-84, (0915 18092) 
Іі, %2һ-8а, (229) 




























































































































































































注 : Lo 一 一 钢筋 直线 部 分 净 长 或 锚固 端 外 净 长 ; Ly 构件 外 形 长 度 ; А 构件 外 形 高 度 或 厚度 ; ho 一 一 钢筋 净 
高 ; d 钢筋 直径 ; 1, 一 一 钢筋 锚固 长 度 ; а, 钢筋 保护 层 厚 度 ; a 一 一 钢筋 弯 起 角度 ; а, 5 钢筋 水 平 
部 分 长 度 。 
6. 常用 光 圆 钢筋 弯 钧 增加 长 度 表 ( 表 4-50) 
表 4-50 常用 光 圆 钢筋 弯 钩 增加 长 度 (单位 : m) 
90° 2% у 
ти 平 直 长 度 =34 平 直 长 度 =5d 平 直 长 度 =10d 
ҒА” Пе Г Т” ГІ” Т” 
(增加 长 度 ) (4.214) (8.424) (6.214) (12.424) (11.214) (22.424) 

6 0. 0253 0. 0505 0. 0373 0. 0745 0. 0673 0. 1345 
6.5 0. 0274 0. 0547 0. 0404 0. 0807 0. 0729 0. 1457 

8 0. 0337 0. 0674 0. 0497 0. 0994 0. 0897 0. 1794 
8.2 0. 0345 0. 0690 0. 0509 0. 1018 0. 0919 0. 1838 

10 0. 0421 0. 0842 0. 0621 0. 1242 0. 1121 0. 2242 

12 0. 0505 0. 1010 0. 0745 0. 1490 0. 1345 0. 2690 

14 0. 0589 0. 1179 0. 0869 0. 1739 0. 1569 0. 3139 

16 0. 0674 0. 1347 0. 0994 0. 1987 0. 1794 0. 3587 

18 0. 0758 0.1516 0.1118 0. 2236 0. 2018 0. 4036 

20 0. 0842 0. 1684 0. 1242 0. 2484 0. 2242 0. 4484 

22 0. 0926 0. 1852 0. 1366 0. 2732 0. 2466 0. 4932 































































































































































































· 206 · 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
90935 8) 
钢筋 直径 一 一 一 Етте 
М 平 直 长 度 =3d 平 直 长 度 =5d 平 直 长 度 =10d 
d/mm 
ГІ? пт 11! ТТ) ж е 
25 0. 1053 0. 2105 0. 1553 0. 3105 0. 2803 0. 5605 
28 0. 1179 0. 2358 0. 1739 0. 3478 0. 3139 0. 6278 
32 0. 1347 0. 2694 0. 1987 0. 3974 0. 3587 0. 7174 
36 0. 1516 0. 3031 0. 2236 0. 4471 0. 4036 0. 8071 
40 0. 1684 0. 3368 0. 2484 0. 4968 0. 4484 0. 8968 
50 0.2105 0.4210 0. 3105 0. 6210 0. 5605 1.1210 
135° 25 у 
钢筋 直径 一 - = 
р 平 直 长 度 =3d 平 直 长 度 =5d 平 直 长 度 =10d 
d/mm 
ГІ! ТІ ТТ! ЕТІ ГІ” ЕТІ 
(增加 长 度 ) (4.87а) (9.74а) (6.874) (13.744) (11.874) (23.744) 
6 0. 0292 0. 0584 0. 0412 0. 0824 0. 0712 0. 1424 
6.5 0.0317 0. 0633 0. 0447 0. 0893 0. 0772 0. 1543 
8 0. 0390 0. 0779 0. 0550 0. 1099 0. 0950 0. 1899 
8.2 0. 0399 0. 0799 0. 0563 0.1127 0. 0973 0. 1947 
10 0. 0487 0. 0974 0. 0687 0. 1374 0. 1187 0. 2374 
12: 0. 0584 0. 1169 0. 0824 0. 1649 0. 1424 0. 2849 
14 0. 0682 0. 1364 0. 0962 0. 1924 0. 1662 0. 3324 
16 0. 0779 0. 1558 0. 1099 0. 2198 0. 1899 0. 3798 
18 0.0877 0. 1753 0. 1237 0. 2473 0. 2137 0. 4273 
20 0. 0974 0. 1948 0. 1374 0. 2748 0. 2374 0. 4748 
22 0. 1071 0. 2143 0. 1511 0. 3023 0. 2611 0. 5223 
25 0. 1218 0. 2435 0. 1718 0. 3435 0. 2968 0. 5935 
28 0. 1364 0. 2727 0. 1924 0. 3847 0. 3324 0. 6647 
32 0. 1558 0.3117 0.2198 0. 4397 0. 3798 0. 7597 
36 0. 1753 0. 3506 0.2473 0. 4946 0. 4273 0. 8546 
40 0. 1948 0. 3896 0.2748 0. 5496 0. 4748 0. 9496 
50 0.2435 0. 4870 0. 3435 0. 6870 0. 5935 1. 1870 
































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -207. 
( 续 ) 
180。 弯 钧 
те 平 直 长 度 =34 平 直 长 度 =5d 平 直 长 度 =10d 
ГЕ? КЕ? ГИЯ Е ГИА Е 
(增加 长 度 ) (6.254) (12.504) (8.254) (16.504) (13.254) (26. 504) 
6 0. 0375 0. 0750 0. 0495 0. 0990 0. 0795 0. 1590 
6.5 0. 0406 0. 0813 0. 0536 0. 1073 0. 0861 0. 1723 
8 0. 0500 0. 1000 0. 0660 0. 1320 0. 1060 0. 2120 
8.2 0. 0513 0. 1025 0. 0677 0. 1353 0. 1087 0. 2173 
10 0. 0625 0. 1250 0. 0825 0. 1650 0. 1325 0. 2650 
12 0. 0750 0. 1500 0. 0990 0. 1980 0. 1590 0. 3180 
14 0. 0875 0. 1750 0. 1155 0. 2310 0. 1855 0. 3710 
16 0. 1000 0. 2000 0. 1320 0. 2640 0. 2120 0. 4240 
18 0.1125 0. 2250 0. 1485 0. 2970 0. 2385 0. 4770 
20 0. 1250 0. 2500 0. 1650 0. 3300 0. 2650 0. 5300 
22 0. 1375 0. 2750 0. 1815 0. 3630 0. 2915 0. 5830 
25 0. 1563 0. 3125 0. 2063 0. 4125 0. 3313 0. 6625 
28 0. 1750 0. 3500 0.2310 0. 4620 0. 3710 0. 7420 
32 0. 2000 0. 4000 0. 2640 0. 5280 0. 4240 0. 8480 
36 0. 2250 0. 4500 0. 2970 0. 5940 0. 4770 0. 9540 
40 0. 2500 0. 5000 0. 3300 0. 6600 0. 5300 1. 0600 
50 0. 3125 0. 6250 0.4125 0. 8250 0. 6625 1. 3250 
注 : 1. 钢筋 的 计算 长 度 = 钢筋 图 示 外 缘 长 度 (构件 长 度 -保护 层 厚度 ) + Н КЕЕ. 
2. 弯 钧 的 平 直 长 度 按 施工 图 设计 。 











3. 弯 钩 增加 长 度 





的 理论 依 














据 是 《混凝土 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》 GB 50204 一 2002 (2011 年 版 ) 。 










































































7. 常用 带 肋 钢筋 弯 钩 增加 长 度 表 ( 表 4-51) 
表 4-51 常用 带 肋 钢筋 弯 钩 增加 长 度 (单位 : m) 
90° 弯 多 
беу 平 直 长 度 -34 平 直 长 度 -5d 平 直 长 度 =104 
ГТ! ТТІ РР у аш ПТ 
(增加 长 度 ) (4.214) (8.424) (6.214) (12.424) (11.214) (22.424) 
6 0. 0253 0. 0505 0. 0373 0. 0745 0. 0673 0. 1345 
6.5 0. 0274 0. 0547 0. 0404 0. 0807 0. 0729 0. 1457 
8 0. 0337 0. 0674 0. 0497 0. 0994 0. 0897 0. 1794 
8.2 0. 0345 0. 0690 0. 0509 0. 1018 0. 0919 0. 1838 
10 0. 0421 0. 0842 0. 0621 0. 1242 0. 1121 0. 2242 
12 0. 0505 0.1010 0. 0745 0. 1490 0. 1345 0. 2690 
14 0. 0589 0.1179 0. 0869 0. 1739 0. 1569 0. 3139 























- 208. 工程 造价 常用 图 表 手 册 



































































































































































































































( 续 ) 
90244 
i 平 直 长 度 =34 平 直 长 度 =5d 平 直 长 度 =104 
7 ОТ 7 27! ГІ! хив 
16 0. 0674 0. 1347 0. 0994 0. 1987 0. 1794 0. 3587 
18 0. 0758 0. 1516 0.1118 0. 2236 0. 2018 0. 4036 
20 0. 0842 0. 1684 0. 1242 0. 2484 0. 2242 0. 4484 
22 0. 0926 0. 1852 0. 1366 0. 2732 0. 2466 0. 4932 
25 0. 1053 0. 2105 0. 1553 0. 3105 0. 2803 0. 5605 
28 0. 1179 0. 2358 0. 1739 0. 3478 0. 3139 0. 6278 
32 0. 1347 0. 2694 0. 1987 0. 3974 0. 3587 0. 7174 
36 0.1516 0. 3031 0. 2236 0. 4471 0. 4036 0. 8071 
40 0. 1684 0. 3368 0. 2484 0. 4968 0. 4484 0. 8968 
50 0. 2105 0. 4210 0. 3105 0. 6210 0. 5605 1.1210 
135° 2 
22” 平 直 长 度 =34 平 直 长 度 =5d 平 直 长 度 =10d 
84 双 钩 БЕ 双 钩 单 钩 ХХ у 
(增加 长 度 ) (5.894) (11.784) (7.894) (15.784) (12.894) (25.784) 
6 0. 0353 0. 0707 0. 0473 0. 0947 0. 0773 0. 1547 
6.5 0. 0383 0. 0766 0. 0513 0. 1026 0. 0838 0. 1676 
8 0. 0471 0. 0942 0. 0631 0. 1262 0. 1031 0. 2062 
8.2 0. 0483 0. 0966 0. 0647 0. 1294 0. 1057 0.2114 
10 0. 0589 0. 1178 0. 0789 0. 1578 0. 1289 0. 2578 
12; 0. 0707 0. 1414 0. 0947 0. 1894 0. 1547 0. 3094 
14 0. 0825 0. 1649 0. 1105 0. 2209 0. 1805 0. 3609 
16 0. 0942 0. 1885 0. 1262 0. 2525 0. 2062 0. 4125 
18 0. 1060 0. 2120 0. 1420 0. 2840 0. 2320 0. 4640 
20 0. 1178 0. 2356 0. 1578 0. 3156 0. 2578 0. 5156 
22 0. 1296 0. 2592 0. 1736 0. 3472 0. 2836 0. 5672 
25 0. 1473 0. 2945 0. 1973 0. 3945 0. 3223 0. 6445 
28 0. 1649 0. 3298 0. 2209 0. 4418 0. 3609 0. 7218 
32 0. 1885 0. 3770 0. 2525 0. 5050 0. 4125 0. 8250 
36 0. 2120 0. 4241 0. 2840 0. 5681 0. 4640 0. 9281 
40 0. 2356 0. 4712 0.3156 0. 6312 0. 5156 1. 0312 
50 0. 2945 0. 5890 0. 3945 0. 7890 0. 6445 1. 2890 
Е: 1. 钢筋 的 计算 长 度 = 钢筋 图 示 外 缘 长 度 〈 构 件 长 度 - 保护 层 厚度 ) + 弯 钩 增加 长 度 〈 带 肋 钢筋 是 否 弯 钩 ， 按 施 














工 图 确定 )。 
2. 带 肋 钢 筋 系 指 HRB335 级 、HRB400 级 钢筋 和 RRB400 级 余热 处 理 钢 筋 。 
3. 弯 钩 增加 长 度 的 理论 依据 是 《混凝土 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50204 一 2002 (2011 年 版 ) 。 




























































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -209. 
8. 钢筋 混凝土 圆柱 每 米 高 度 内 螺旋 夭 筋 长 度 表 ( 表 4-52) 
表 4-52 钢筋 混凝土 圆柱 每 米 高 度 内 螺旋 籍 筋 长 度 单位 : m) 
ОС 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 750 
Л ШАН /mm 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
/mm 

50 10. 10 | 12.61 | 15.74 | 18.88 | 22.01 25.15 28.29 | 31.43 | 34.57 | 37.71 | 40.85 | 43.99 

60 8.44 | 10.52 | 13. 13 | 15.74 | 18.36 | 20.97 | 23.59 | 26.20 | 28.82 | 31.44 | 34.06 | 36.67 

80 6.36 | 7.92 9.87 11.82 | 13.78 | 15.74 | 17.70 | 19.66 | 21.62 | 23.58 | 25.54 | 27.51 

100 5.13 | 6.36 7.92 9.48 |11.04 | 12.61 | 14.17 | 15.74 | 17.31 | 18.88 |20.44 | 22.01 
150 3.50 | 4.31 | 5.33 | 6.37 7.40 8.44 9.48 10.52 | 11.57 | 12.61 | 13.66 | 14.70 
200 2.71 | 3.30 | 4.05 | 4.82 | 5.59 | 6.36 | 7.14 | 7.92 | 8.70 | 9.94 | 10.26 | 11.04 
250 2.25 | 2.70 | 3.30 | 3.90 | 4.51 | 5.12 | 5.74 | 6.36 | 6.98 | 7.61 | 8.23 | 8.85 
300 1.95 | 2.32 | 2.80 | 3.29 | 3.80 | 4.30 | 4.81 | 5.33 | 5.84 | 6.36 | 6.87 | 7.39 
350 1.75 | 2.06 | 2.46 | 2.88 | 3.30 | 3.73 | 4.17 | 4.60 | 5.04 | 5.48 | 5.93 | 6.37 
400 1.61 | 1.86 | 2.20 | 2.56 | 2.93 | 3.30 | 3.67 | 4.05 | 4.43 | 4.82 | 5.20 | 5.59 
450 1.50 | 1.72 | 2.01 | 2.32 | 2.64 | 2.96 | 3.29 | 3.63 | 3.96 | 4.30 | 4.64 | 4.98 
500 1.42 | 1.61 | 1.86 | 2.13 | 2.42 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | з.90 | 4.20 | 4.51 
ОС 800 850 900 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 

ЖЕЛ АЕ 78 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

/mm 
50 47.13 | 50.28 | 53.42 | 56.56 | 59.70 | 65.98 | 72.26 | 78.55 | 84.83 | 91.11 | 97.39 
60 39.29 | 41.91 | 44.53 | 47.14 | 49.76 | 55.00 | 60.23 | 66.22 | 70.71 | 75.94 | 81.18 
80 29.47 | 31.43 | 33.39 | 35.36 | 37.23 | 41.25 | 45.17 | 49.10 | 53.02 | 56.95 | 60.88 
100 23.58 | 25.15 | 26.72 | 28.29 | 29.86 | 33.00 | 36.14 | 39.28 | 42.42 | 45.56 | 48.70 
150 15.75 | 16.79 | 17.84 | 18.86 | 19.93 | 22.02 | 24.12 | 26.21 | 28.31 | 30.40 | 32.49 
200 11.82 | 12.61 |13.39 | 14.17 | 14.96 | 16.52 | 18.09 | 19.66 | 21.23 | 22.80 | 24.37 
250 9.48 | 10.10 | 10.73 | 11.35 | 11.98 | 13.23 | 14.49 | 15.74 | 16.99 | 18.25 | 19.50 
300 7.91 | 8.43 | 8.95 | 9.47 | 9.99 | 11.03 | 12.07 | 13.12 | 14.16 | 15.20 | 16.25 
350 6.81 | 7.26 | 7.70 | 815 | 8.59 | 9.49 | 10.38 | 11.28 | 12.17 | 13.07 | 13.96 
400 5.97 | 6.36 | 6.75 | 7.14 | 7.53 | 8.31 | 9.09 | 9.87 | 10.65 | 11.43 | 12.21 
450 5.33 | 5.67 | 6.01 | 6.36 | 6.70 | 7.39 | 8.08 | 8.77 | 9.47 | 10.16 | 10.86 
500 4.82 | 5.13 | 5.43 | 5.74 | 6.05 | 6.67 | 7.29 | 7.92 | 8.54 |9. 17 | 9.79 
注 : 1. 本 表 为 螺旋 钢筋 的 理论 长 度 ， 未 包括 弯 钩 、 搭 接 等 长 度 。 


2. 螺旋 钢筋 的 理 





式 中 





论 长 度 = 螺旋 筋 圈 数 x 








Сі 


ЛЕА ТА = 螺 筋 设计 高 度 * ВЕ; 
螺 圈 直径 = 圆 形 构件 直径 - 保护 层 厚 度 x2; 
螺 距 一 一 螺旋 筋 间 距 。 


Т 


E) + (mx 螺 圈 直径 )” 


- 210. 


工程 造价 常用 图 表 手 册 








9. 混凝土 保护 层 的 最 小 厚度 〈 表 4-53 ) 























表 4-53 混凝土 保护 层 的 最 小 厚度 c (单位 : mm) 
环境 类 别 板 、 墙 、 壳 梁 、 柱 、 杆 
一 15 20 
二 a 20 25 
С 25 35 
三 a 30 40 
= 40 50 











注 : 1. 混凝土 强度 等 级 不 大 于 C25 时 ， 表 中 保护 层 厚 度数 值 应 增加 Smm。 


























2. 钢 盘 泥 凝 土 基础 宜 设 置 混凝土 垫 层 ， 基 础 中 钢 盘 的 泥 凝 土 保护 层 厚度 应 从 垫 层 顶 面 算 起 ， 且 不 应 小 于 40mm。 
“环境 类 别 ” 见 表 4-54。 


3. 


环境 


类 别 


表 4-54 混凝土 结构 的 环境 类 别 


条 件 
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У | 
Т 
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干燥 环境 
他 性 静水 淄 没 环境 

















室内 潮湿 环境 

非 严寒 和 非 寒冷 地 区 的 名 天 环境 

非 严寒 和 非 寒冷 地 区 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 
严寒 和 寒冷 


= 








саз 














地 区 的 冰冻 线 以 下 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 








干 湿 交 替 环 


А 
л, 


水 位 频繁 变动 环境 


地 区 的 露天 环境 
地 区 冰冻 线 以 上 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 





Ш 
а 

№ 

Э 
2 








冷 地 区 冬季 水 位 变动 区 环境 











响 环 境 














环境 
































. 海岸 环境 和 海风 环境 宜 根 


和 工程 经 验 确 定 。 











自然 的 侵蚀 性 物质 影响 的 环 


99 








. 室内 潮湿 环境 是 指 构件 表面 经 常 处 于 结 露 或 湿润 状态 的 环境 。 








. 严寒 和 寒冷 地 区 的 划分 应 符合 现行 国家 标准 《 民 








受 除 冰 盐 影响 环境 是 指 受 到 除 冰 盐 盐 雾 影响 的 环境 ; 受 除 冰 盐 作用 环境 是 指 作 冰 盐 深 液 溅 射 的 环境 以 及 使 


























E 筑 热 工 设计 规范 》GB 50176 一 1993 的 有 关 规 定 。 
居 当 地 情况 ， 考 虑 主导 风向 及 结构 所 处 迎风 、 背 风 部 位 等 因素 的 影响 ， 由 调查 研究 





en 







































































除 冰 盐 地 区 的 洗 世 

















: 房 、 停 车 楼 等 建筑 。 


. 暴露 的 环境 是 指 混凝土 结构 表面 所 处 的 环境 。 








4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 .211 . 








10. 纵向 受 力 的 冷 轧 扭 钢筋 及 预 应 力 冷 轧 扭 钢筋 的 混凝土 保护 层 最 小 厚度 表 ( 表 4-55) 
表 4-55 纵向 受 力 的 冷 轧 扭 钢筋 及 预 应 力 冷 轧 扭 钢筋 的 混凝土 保护 层 最 小 厚度 
(单位 : тт) 




































































混凝土 强度 等 级 
环境 类 别 构件 类 别 

C20 C25 ~ C45 > С50 

Ж. 20 15 15 

Е 梁 30 25 25 

板 、 墙 一 20 20 

д ұр -- 30 30 
Ж. = 25 20 
梁 一 35 30 

2, 板 、 墙 == 30 25 

一 梁 жеті 40 35 

注 : 1. 基础 中 纵向 受 力 的 冷 轧 扭 钢筋 的 混凝土 保护 层 厚 度 不 应 小 于 40mm; 当 无 垫 层 时 不 应 小 于 70mm。 

2. 处 于 一 类 环境 且 由 工厂 生产 的 预制 构件 ， 当 混凝土 强度 等 级 不 低 于 C20 时 ， 甚 保护 层 厚度 可 按 表 中 规定 减少 





















































5mm， 但 预制 构件 中 预 应 力 钢筋 的 保护 层 厚度 不 应 小 于 15mm， 处 于 二 类 环境 且 由 工厂 生产 的 预制 构件 ， 当 表 
面 采取 有 效 保护 措施 时 ， 保 护 层 厚度 可 按 表 中 一 类 环境 值 取 用 。 
з. 有 防火 要 求 的 建筑 物 ， 其 保护 层 厚度 尚 应 符合 国家 现行 有 关 防 火 规范 的 规定 。 


П. 冷 轧 带 肋 钢筋 的 混凝土 保护 层 最 小 厚度 表 ( 表 4-56 ) 


























































































































表 4-56 冷 轧 带 肋 钢筋 的 混凝土 保护 层 最 小 厚度 (单位 : mm) 
Ж.Ж 梁 
环境 类 别 

C20 ~ C25 >С30 C20 ~ C25 >С30 

5 20 15 25 20 

54 25 20 30 25 

= Ь 30 25 40 35 
注 : 1. 表 中 环境 类 别 的 划分 应 按 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》 GB 50010—2010 的 有 关 规 定 确定 。 






























































2. 用 于 砌 体 结构 房屋 构造 柱 时 ， 可 按 表 中 板 、 墙 、 壳 的 规定 取 用 。 
12. ЖҒЕНЕМЕЙЯЖЕНЖ (7) МЕКЕ (ЖЗШ) 简化 计算 表 (4 
4-57) 











表 4-57 保护 层 和 短 筋 直径 不 同 的 矩 (77) МЕКЕ (10000) 简化 计算 













































































ТЕТ ГЕ олеин Сұм) | ЖӨН СЕН 54) 
90° 不 采 2 (a+b) -8du+13.6d 
光 圆 夭 筋 
1359 2 (a+b) -84; +24. 94 2 (a+b) -84; +14. 94 
90° ЖЖ 2 (a+b) -84; +13. 64 
带 肋 短 筋 
1359 2 (a+b) -8d, %26.94 2 (a+b) -84; +16. 94 














Ж (27) 形 柱 、 梁 横 截 面 边 长 ， 单 位 m; 


























do 主 筋 混凝土 保护 层 厚度 ， 单 位 m; 
а ЖЕЛІН, ҚАУ т, 
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表 4-58 保护 层 和 短 筋 直径 不 同 的 圆 形 夭 筋 长 度 (64-ШІ) 简化 计算 











) 简化 计算 表 (24-58) 




















































































































































































































钢筋 类 型 弯 钩 形式 е Я Е ( 平 直 104d) 非 抗震 结构 短 筋 长 度 〈 平 直 54) 
АЕС т (0-24) + 设计 拱 接 长 度 +31.44 | т (0-24) + 设计 搭 接 长 度 +21.4d 
ЕЗ ШЕТІН) 2. т (0-24) + 设计 拱 接 长 度 +34.94 | т(0-24,) + 设计 搭 接 长 度 +24.9d 
注 : 1. 7 一 一 圆 形 构 件 外 形 直径 ， 单 位 m; 
dw 一 一 主 筋 混凝土 保护 层 厚 度 ， 单 位 mm; 
а 箱 筋 直径 ， 单 位 m。 
2. 本 表 亦 适 用 于 其 他 圆 形 受 力 钢筋 长 度 计算 。 
14. 常用 抗震 结构 和 矩 (27) 形 短 筋 长 度 〈 每 个 短 筋 ) 简化 计算 表 ( 表 4-59、 表 4-60) 
表 4-59 常用 抗震 结构 矩 ( 方 ) ЕКЕ (ЕЖЕЛ) 简化 计算 
( 主 筋 保护 层 厚度 25mm ) 
弯 钧 形式 135° 
钢筋 类 型 光 圆 短 筋 ЕТ 
4 2 (a+b) –10. Ост 2 (a+b) -9.2cm 
5 2 (a+b) -7.6cm 2 (a+b) -6.6cm 
6 2 (a+b) -5.Іст 2 (a+b) -3.9cm 
6.5 2 (a+b) -3.8ст 2 (a+b) -2.5стп 
夭 筋 直径 /mm 8 2 (a+b) -0.1em 2 (a+b) +1. 5ет 
10 2 (a+b) +4.9cm 2 (a+b) +6. 9ст 
12 2 (a+b) +9.9cm 2 (a+b) +12. Зет 
14 2 (a+b) +14. 9ст 2 (a+b) +17.7cm 
16 2 (a+b) +19.8cm 2 (a+b) +23. Ост 
Е: а, 0—4 (7) 形 柱 、 梁 横 截面 边 长 ， 单 位 m。 
表 4-60 ”常用 抗震 结构 矩 ( 方 ) МЕ (每 个 短 筋 ) 简化 计算 
( 主 筋 保 护 层 厚 度 30mm ) 
弯 钩 形式 135° 
4 2 (a+b) –14. Ост 2 (a+b) -– 13. 2ст 
5 2 (аз) 11. бет 2 (a+b) -–10. бет 
6 2 (a+b) -9. Іст 2 (a+b) -7.9cm 
6.5 2 (a+b) -7.8cm 2 (a+b) -6.5стп 
逢 筋 直径 /mm 8 2 (a+b) -4.1cm 2 (a+b) -2.5еш 
10 2 (a+b) +0.9cm 2 (a+b) +2.9cm 
12 2 (a+b) +5. 9ст 2 (a+b) +8. Зет 
14 2 (a+b) +10. 9ст 2 (a+b) +13. 7ст 
16 2 (аз) +15. 8ст 2 (a+b) +19. Ост 
注 : а, 0—4 (7) 形 柱 、 梁 横 截面 边 长 ， 单 位 m。 
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15. 常用 抗震 结构 圆 形 夭 盘 长度 ОЯЗЫ) 简化 计算 表 ( 表 4-61、 表 4-62) 
表 4-61 常用 抗震 结构 圆 形 夭 筋 长 度 СЕЛЕН) 简化 计算 
( 主 筋 保 护 层 厚度 25mm) 











































































































ГІ 135° 
钢筋 类 型 БІНЕ ЯН ЖҮЛ ЖЕДІ) 
4 тр + 设计 搭 接 长 度 -3. Теш тр + 设计 搭 接 长 度 -1.7cm 
5 тр 设计 搭 接 长 度 TD + 设计 搭 接 长 度 +17cm 
6 тр + 设计 搭 接 长 度 +3. 1em тр + 设计 搭 接 长 度 +5.2cm 
6.5 TD + 设计 搭 接 长 度 +4.7cm тр + 设计 搭 接 长 度 +7.0cm 
ре 8 тр + 设计 搭 接 长 度 +9.4cm TD + 设计 搭 接 长 度 +12.2cm 
= 10 тр + РКЕ +15. 7em тр + 设计 搭 接 长 度 +19.2em 
12 D+ 设计 搭 接 长 度 +22. Ост тр + 设计 搭 接 长 度 +26.2em 
14 тр + 设计 搭 接 长 度 +28. 3cm тр + 设计 搭 接 长 度 +33. 2cm 
16 тр + 设计 搭 接 长 度 +34.5em тр + 设计 搭 接 长 度 +40. іст 
E: 1. D 一 一 同形 构件 外 形 直 径 ， 单 位 m。 
2. 本 表 也 适用 于 其 他 圆 形 受 力 钢筋 长 度 计 算 。 























表 4-62 ”常用 抗震 结构 圆 形 夭 筋 长 度 СЫР) 简化 计算 
( 主 筋 保护 层 厚 度 30mm ) 











































































































弯 钩 形式 135。 
钢筋 类 型 ІНДЕТІ 带 肋 夭 筋 
4 TD+ 设 计 搭 接 长 度 -6.3cm TD+ 设 计 搭 接 长 度 -4.9cm 
5 TD+ 设 计 搭 接 长 度 -3.2cm TD+ 设 计 搭 接 长 度 -1.4cm 
6 то + 设计 搭 接 长 度 TD + 设计 搭 接 长 度 +2. 1cm 
6.5 тр + 设计 搭 接 长 度 +1.6cm TD+ 设 计 搭 接 长 度 +3.8cm 
8 TD+ 设 计 搭 接 长 度 + 6.3cm TD+ 设 计 搭 接 长 度 + 9. 1см 
10 то + 设计 搭 接 长 度 +12. бет то + 设计 搭 接 长 度 +16. Іст 
12 TD+ 设 计 搭 接 长 度 +18.8cm TD+ 设 计 搭 接 长 度 +23. Ост 
14 TD + 设计 搭 接 长 度 +25. lem TD + 设计 搭 接 长 度 +30.0cm 
16 TD + 设计 搭 接 长 度 +31. Аст TD + 设计 搭 接 长 度 +37.0cm 
注 : 1.D 圆 形 构件 外 形 直 径 ， 单 位 m。 
2. 本 表 也 适用 于 其 他 圆 形 受 力 钢 筋 长 度 计算 。 























16. 常用 非 抗 震 结构 矩 ( 方 ) 形 籍 筋 长 度 (Ш-Н) 简化 计算 表 ( 表 4-63、 表 4-64) 
表 4-63 ”常用 非 抗 震 结构 矩 ()) манка САН) 简化 计算 
( 主 筋 保护 层 厚 度 25mm ) 






























































弯 钩 形式 90° 135° 
钢筋 类 型 光 圆 夭 筋 ОШЕА 光 圆 夭 筋 БЕЛЕТ 
4 2 (аз) -14.6сп |2 (a+b) -14.6cm |2 (a+b) -14.0cm 2 (аз) -13.2cm 
ЖЕЛ 5 
4 5 2 (аз) -13.2сп |2 (a+b) -13.2cm |2 (a+b) -12.6cm 2 (аз) -11.6cm 
тт 
6 2 (a+b) -11. 8ст |2 (a+b) -1l.8cm |2 (a+b) -11.1cm 2 (a+b) -9.9cm 
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( 续 ) 
弯 钧 形式 90° 135° 
6.5 |2 (a+b) -ll.2cm |2 (a+b) -1l.2cm |2 (a+b) -10.3cm 2 (ga+b) -9.0cm 
8 2 (a+b) -9.1em | 2 (a+b) -9.1em | 2 (a+b) -8.1ст 2 (ga+b) -6.5ст 
А 10 | 2 (a+b) -6.Аст | 2 (a+b) -6.Ает | 2 (a+b) –5. Іст 2 (аз) -3.1cm 
/mm 12 2 (аз) -3.7cm | 2 (a+b) -3.7cm | 2 (a+b) -2.1ст 2 (a+b) +0.3cm 
14 2 (a+b) -1.0cm 2 (a+b) -1.0cm 2 (a+b) +0.9cm 2 (a+b) +3.7cm 
16 2 (a+b) +1.8cm 2 (a+b) +1.8cm 2 (a+b) +3.8cm 2 (a+b) +7. Ост 
: ab Яя (27) 形 柱 、 梁 横 截 面 边 长 ， 单 位 т, 
表 4-64 常用 非 抗 震 结构 矩 〈 方 ) ЕЕЕ (ӘОЖ) 简化 计算 
( 主 筋 保护 层 厚度 30mm ) 
弯 钧 形式 90° 135° 
4 |2 (a+b) -18.6cm |2 (a+b) -18.6cm |2 (a+b) -18.0cm 2 (a+b) -17.2cm 
5 |2 (аз) -17.2ст |2 (a+b) -17.2cm |2 (a+b) -16.6cm 2 (a+b) -15.6cm 
6 |2 (a+b) -15.8cm |2 (a+b) -15.8cm |2 (a+b) -15.1cm 2 (a+b) -13.9cm 
6.5 |2 (a+b) -15.2сш |2 (a+b) -15.2cm |2 (a+b) -14.3cm 2 (a+b) -13.0cm 
短 筋 直径 
8 |2 (аз%) -ІЗ.Ісш |2 (a+b) -13.1cm |2 (a+b) -12.1cm 2 (аз) -10.5ст 
е 10 |2 (a+b) -10.4сп | 2 (а+6) -10.4cm | 2 (a+b) -9.1ет 2 (а+) -7.1cm 
12 | 2 (a+b) -7.7com | 2 (а+0) -7.Теп | 2 (a+b) -6.1em 2 (аз) -3.7cm 
14 | 2 (a+b) -5.0ет | 2 (a+b) -5.0ет | 2 (a+b) -3.1ст 2 (аз) -0.3cm 
16 | 2 (a+b) -2.2ст | 2 (аз-Ь) -2.2епһ | 2 (a+b) -0.2cm 2 (a+b) +3.0cm 
Ші 4,9 Яя (27) 形 柱 、 梁 横 截 面 边 长 ， 单 位 шо 

















17. 常用 非 抗震 结构 圆 形 敌 筋 长 度 (ЗЫН) 简化 计算 表 ( 表 4-65 、 表 4-66) 
表 4-65 ”常用 非 抗震 结构 圆 形 籍 筋 长 度 (ӘУЕН) 简化 计算 
( 主 筋 保 护 层 厚 度 25mm) 























































































































弯 钧 形式 1359 
钢筋 类 型 РЕЛЕСІ 带 肋 短 筋 
4 TD+ 设 计 搭 接 长 度 -7. Тет TD+ 设 计 搭 接 长 度 -5.7cm 
5 TD+ 设 计 搭 接 长 度 -5.0cm TD+ 设 计 搭 接 长 度 -3.3cm 
6 тр + 设计 搭 接 长 度 -2.9cm тр + 设计 搭 接 长 度 -0.8cm 
6.5 TD + 设计 搭 接 长 度 -1.8cm тр + 设计 搭 接 长 度 +0.5cm 
籍 筋 直径 、 ЖІ? Е 
8 TD+ 设 计 搭 接 长 度 +1.4cm TD+ 设 计 搭 接 长 度 +4. 2cm 
сЕ 10 тр + 设计 搭 接 长 度 +5.7cm тр + 设计 搭 接 长 度 +9.2cm 
12 T + 设计 搭 接 长 度 + 10. бст TD + 设计 搭 接 长 度 + 14. 2cm 
14 TD + 设计 搭 接 长 度 + 14. 3cm TD + 设计 搭 接 长 度 + 19. 2cm 
16 T + 设计 搭 接 长 度 +18. 5cm T + 设计 搭 接 长 度 +24. 1cm 
Е. 1.D 一 一 圆 形 构件 外 形 直径 ， 单 位 m。 
2. 本 表 也 适用 于 其 他 圆 形 受 力 钢 筋 长 度 计 算 。 
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表 4-66 常用 非 抗震 结构 圆 形 短 筋 长 度 ( 每 个 短 筋 ) 简化 计算 














































































































主 筋 保 护 层 厚度 30mm ) 
弯 钩 形式 135° 
钢筋 类 型 РІНДЕ ЛЕГІ 
4 тр + ТВ К ЛЕ – 10. Зет тр + 设计 搭 接 长 度 – 8. ст 
5 TD + 设计 搭 接 长 度 -8.2cm тр + 设计 搭 接 长 度 -6. 4cm 
6 TD + 设计 搭 接 长 度 -6.0cm тр + 设计 搭 接 长 度 -3.9cm 
6.5 тр + 设计 搭 接 长 度 -4.9cm тр + 设计 搭 接 长 度 -2.7cm 
ЖАНЕ 8 TD+ 设 计 搭 接 长 度 -1.7cm тр + 设计 搭 接 长 度 +1.1cm 
/mm 
10 TD + 设计 搭 接 长 度 +2.6cm тр + 设计 搭 接 长 度 +6.1cm 
12 TD + 设计 搭 接 长 度 +6.8cm тр + 设计 搭 接 长 度 +11.0cm 
14 TD + 设计 搭 接 长 度 +11. Тет TD+ 设计 搭 接 长 度 +16. 0cm 
16 TD+ 设 计 搭 接 长 度 + 15. 4сп тр + 设计 搭 接 长 度 + 21. Ост 
注 : 1. D 圆 形 构件 外 形 直径 ， 单 位 m。 
































2. 本 表 也 适用 于 其 他 圆 形 受 力 钢筋 长 度 计 算 。 


18. 纵向 受 力 钢筋 的 最 小 拱 接 长 度 ( 表 4-67) 
表 4-67 纵向 受 拉 钢筋 的 最 小 搭 接 长 度 





























混凝土 强度 等 级 
С15 C20 ~ C25 C30 ~ C35 三 C40 
光 圆 钢筋 HPB235 级 45а 35а 30а 25а 
HRB335 级 55а 45а 35а 304 
带 肋 钢筋 
HRB400 级 、RRB400 级 一 55а 40а 354 

















Е: 两 根 直径 不 同 钢筋 的 拱 接 长 度 ， 以 较 细 钢筋 的 直径 计算 。 














19. 纵向 受 拉 冷 轧 带 肋 钢筋 搭 接 接头 的 最 小 拱 接 长 度 表 ( 表 4-68 ) 
表 4-68 纵向 受 拉 冷 轧 带 肋 钢筋 搭 接 接头 的 最 小 搭 接 长 度 








混凝土 强度 等 级 C20 C25 C30 C35 > С40 
最 小 搭 接 长 度 55d 50d 45d 404 354 





20. 钢筋 混凝土 构件 纵向 受 拉 冷 轧 带 肋 钢 筋 最 小 锚固 长 度 表 ( 表 4-69) 
表 4-69 钢筋 混凝土 构件 纵向 受 拉 冷 轧 带 肋 钢 筋 最 小 锚固 长 度 








混凝土 强度 等 级 
钢筋 级 别 
C20 C25 C30、C35 > С40 
СВВ550 
45а 40а 35а 30а 
СҺВ600Н 











注 : 1. 表 中 4 为 冷 轧 带 肋 钢筋 的 公称 直径 。 
2. 两 根 等 直径 并 筋 的 锚固 长 度 应 按 表 中 数值 乘 以 系数 1.4 后 取 
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21. 预 应 力 冷 轧 带 肋 钢 筋 的 最 小 锚固 长 度 表 ( 表 4-70 ) 

















24-70 预 应 力 冷 轧 带 肋 钢 筋 最 小 锚固 长 度 (单位 : mm) 
混凝土 强度 等 级 

钢筋 级 别 

C30 C35 C40 C45 > С50 
CRB650 

37d 33d 31d 29d 28d 
CRB650H 
CRB800 

45d 41d 38d 36d 34d 
CRB800H 
CRB970 55d 50а 46d 44d 42d 


























Е: 1. 当 采用 骤然 放松 预 应 力 筋 的 施工 工 











艺 时 ,锚固 长 度 4 的 起 点 应 从 距 构 件 末 端 0.257,, 处 开始 计算 ， 预 应 力 筋 的 













































































































































































传递 长 度 4 应 按 表 4-71 取 用 。 
2. d 为 钢筋 公称 直径 (mm ) 。 
表 4-71 预 应 力 冷 轧 带 肋 钢筋 的 预 应 力 传递 长 度 (单位 : mm) 
混凝土 强度 等 级 
钢筋 级 别 
C25 C30 C35 C40 C45 > С50 
CRB650 
24а 22а 20а 184 174 17а 
CRB650H 
CRB800 
32d 28d 26d 24d 22d 21d 
CRB800H 
CRB970 40d 35d 32d 30d 28d 27d 
Е: 1. 确定 传递 长 度 如 时 ， 表 中 混凝土 强度 等 级 应 取 用 放松 时 的 混凝土 立方 体 抗 压 强度 。 
2. 当 采 . 所 的 起 点 应 从 距 构件 末端 0. 25 必 处 开始 计算 。 
3. d 为 钢筋 公称 直径 (mm ) 。 
22. 冷 轧 扭 钢筋 的 最 小 锚固 长 度 表 ( 表 4-72) 
24-72 冷 轧 扭 钢筋 的 最 小 锚固 长 度 (单位 : mm) 
混凝土 强度 等 级 
钢筋 级 别 
C20 C25 C30 C35 > С40 
СТВ550 45а(50а) 40а(45а) 354(404) 354(404) 304(354) 
СТВ650 = = 50d 45d 40d 
注 : 1. 4 为 冷 轧 扭 钢筋 标志 直径 。 
2. 两 根 并 筋 的 锚固 长 度 按 上 表 数 值 乘 以 系数 1.4 后 取 用 。 
3. 括号 内 数字 用 于 开 型 冷 轧 扭 钢筋 。 
4. 预 应 力 钢筋 的 锚固 算 起 点 可 按 《 冷 轧 扭 钢筋 混凝土 构件 技术 规程 》JCGJ 115 一 2006 附录 A 确定 。 














4.6 门窗 及 木 结 构 工 程 


4.6.1 工程 量 计算 公式 


门窗 及 木 结 构 工 程 工 程 量 计 算 见 表 4-73 。 
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表 4-73 门窗 及 木 结 构 工 程 工程 量 计算 
项 目 计算 公式 计算 规则 
A жЕ. =1. 570802 = т 
2 普通 窗 上 部 带 有 半圆 窗 的 工程 量 ( 按 面积 以 
简化 公式 为 : 4 =0.393 хВ? 平方 米 计算 ) ， 应 分 别 按 半 圆 窗 和 普通 窗 的 相 
式 中 R 一 一 半圆 窗 的 半径 (m) 应 定额 计算 ， 半 圆 窗 的 工程 量 ， 以 普通 窗 和 
4 框 外 围 面积 (m2 ) 半圆 窗 之 间 横 框 上 面 的 裁 口 线 为 界 
В 框 外 围 宽 度 (m) 
半圆 窗 
屋 架 按 竣工 木料 以 m? 计算 ， 其 后 备 长 度 及 
了 配制 损耗 均 已 包括 在 项 目 内 ， 不 另 计算 。 屋 
ү- ХҮ, жағ, ІШЕ 2 
ЖНЖ 式 中 8 1 АЙЯ 附属 于 屋 架 的 木 夹 板 、 热 木 、 风 撑 和 屋 架 连 
(方形 ) aib; 一 一 第 i 根 术 木 的 计算 断面 的 双向 尺寸 接 的 挑 榴 木 均 按 竣工 木料 计算 后 ， 并 和 人 相应 
1 一 一 第 i 根 术 木 的 计算 长 度 ， 如 无 规定 时 ,| 的 屋 架 内 。 与 圆 木 屋 架 连接 的 挑 榴 木 、 风 返 
按 轴线 中 距 ， 每 跨 增 加 20cm 等 如 为 方 木 时 ， 可 另 列 项 目 按 方 模 木 计算 。 
单独 的 挑 榴 森 也 按 方 模 木 计算 
屋 架 按 竣工 木料 以 立方 米 计 算 ， 其 后 备 长 
_ Td ж), 度 及 配制 损耗 均 已 包括 在 项 目 内 ， 不 另 计算 。 
8 屋 架 需 刨 光 者 ， 按 加 创 光 损耗 后 的 毛料 计算 。 
жі V= ZV, 附属 于 屋 架 的 木 夹 板 、 垫 木 、 风 撑 和 屋 架 连 
( 圆 形 ) 式 中 1 一 一 第 i 根 杷 木 的 计算 长 度 ， 如 无 规定 时 , | 接 的 挑 榴 木 均 按 竣工 木料 计算 后 ， 并 入 相应 
按 轴线 中 距 ， 每 跨 增加 20cm 的 屋 架 内 。 与 圆 木 屋 架 连接 的 挑 榴 木 、 风 返 
di;，dy 一 一 分 别 表 示 圆 木 大 小 头 的 直径 等 如 为 方 木 时 ， 可 另 列 项 目 按 方 檬 木 计算 。 
单独 的 挑 榴 森 也 按 方 模 木 计算 
普通 木门 窗 框 及 工业 窗 框 分 制作 和 安装 项 
框 长 = УЛУ 目 ， 以 设计 框 长 每 100m 为 计算 单位 ， 分 别 按 
断面 面积 =( 宽 + 人 刨 光 损耗 ) x (高 + 刨 光 损 耗 ) 单 、 双 裁 口 项 目 计算 。 余 长 和 伸 人 墙 内 部 分 
ФЕ = а? 及 安装 用 木 砖 已 包括 在 项 目 内 ,不 另 计算 。 



































将 计算 出 的 断面 面积 与 定额 中 规定 的 断面 面积 相 比 























若 设计 框 料 断面 与 附注 规定 不 同时 ， 项 目 中 
烘 干 木材 含量 ， 应 按 比 例 换算 ， 其 他 不 变 。 
换算 时 以 立 边 断面 为 准 
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( 续 ) 
项 计算 公式 计算 规则 
普通 木门 窗 框 及 工业 窗 框 分 制作 和 安装 项 
кке аа 
断面 面积 = ( 料 高 +0.5) 5727. 
7 单 、 双 裁 口 项 目 计算 。 余 长 和 伸 入 墙 内 部 分 
x( 料 宽 +0.3) Spy ЗЮ Ң 
А А 及 安装 用 木 砖 已 包括 在 项 目 内 ,不 男 计算 。 
| aaa ОЕ 
将 计算 出 的 朋 ЖЗ 中 У ИГ ТАТ ІҢ Ж Ж 
к 典 干 木材 含量 ， 应 按 比 例 换 算 ， 其 他 不 变 。 
аа 换算 时 以 立 边 断 面 为 准 
门框 
单 裁 口 双 裁 口 
玻璃 面积 按 玻璃 外 形 尺 寸 ( 不 扣 玻 璃 杭 ) 计算 
玻璃 高 = 门扇 高 - [门扇 冒 宽 (不 扣 减 玻璃 醒 ) 普通 木门 窗 、 工 业 木 窗 ， 如 设计 规定 为 部 
+ 门扇 玻璃 裁 口 宽 ] x2 分 框 上 安装 玻璃 者 ， 扇 的 制作 、 安 装 与 框 上 
玻璃 用 量 玻璃 宽 = 门扇 宽 - [门扇 栓 宽 (不 扣 减 玻璃 醒 ) 安 玻璃 的 工程 量 应 分 别 列 项 计算 ， 框 上 安 玻 
+ 门扇 玻璃 裁 口 宽 ] x2 璃 的 工程 量 应 以 安装 玻璃 部 分 的 框 外 围 面积 
玻璃 用 量 = 玻璃 高 x 玻璃 宽 x 玻 璃 块 数 计算 
х ЖЕНЕ /100ш? 
每 100m” 洞口 面积 工程 量 油 灰 用量 
= 玻璃 面积 x1.36kg/m? x1.02 
ТЕРЕН Е 根据 玻璃 的 安装 面积 计算 ， 计 取 相 应 的 损 
油 灰 用 量 = kg қ 
式 中 1.36kg/m? 一 一 安装 面积 
1.02 损耗 系数 
外 围 面积 = У (х Е) = ст? 根据 满 外 尺 才 汇总 计算 出 框 长 
ФУ 纱 扇 料 断面 面积 =( 料 高 +0.5) x( 料 宽 +0.5) 断面 面积 则 根据 纱 扇 的 宽度 和 高 度 分 别 加 
ст? 人 刨 光 损耗 计算 出 
普通 木门 窗 扇 、 工 ) 遍及 厂 库 房 大 门扇 
外 围 面积 = У (Кх) = т? 等 有 关 项 目 分 制作 及 安装 ， 以 100m 扇面 积 
门扇 、 窗 扇 扇 料 断面 面积 =( 料 高 +0.5) x( 料 宽 +0.5) 为 计算 单位 。 如 设计 扇 料 边 杠 断 面 与 附注 规 
= т? 定 不 同时 ,项 目 中 烘 干 木材 含量 ， 应 按 比例 





4.6.2 工程 量 计算 数据 表 
1. 屋 架 杆 件 长 度 系数 表 ( 表 4-74) 




















换算 ， 其 他 不 变 
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表 4-74 屋 架 杆 件 长 度 系数 











































































































2 
Ех «9 Ф. 
; ігі 1 | 1=1 | 
角度 26934! 30° 26°34' 30° 
1 1 1 1 1 
2 0. 559 0. 577 0. 559 0. 577 
3 0.250 0. 289 0. 250 0. 289 
4 0. 280 0. 289 0. 236 0. 254 
Ж 5 0.125 0. 144 0. 167 0. 192 
件 
编 6 0. 186 0. 192 
号 7 0. 083 0. 096 
8 
9 
10 
11 
屋 架 形式 
角度 26934! 30° 26°34' 30° 
1 1 1 1 1 
2 0. 559 0. 577 0. 559 0. 577 
3 0.250 0. 289 0. 250 0. 289 
4 0.225 0. 250 0. 224 0.252 
Ж 5 0. 188 0. 217 0. 200 0. 231 
件 6 0. 177 0. 191 0. 180 0. 200 
а 
号 7 0. 125 0. 144 0. 150 0. 173 
8 0. 140 0. 144 0. 141 0. 153 
9 0. 063 0. 072 0. 100 0.116 
10 0. 112 0. 115 
11 0. 050 0. 057 
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2. 原木 材积 表 ( 表 4-75) 
表 4-75 原木 材积 


检 Л 长 /m 
2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 








М 积 /mi 





8 0.013 |0. 015 | 0.016 |0.017 |0. 018 |0.020 |0. 021 |0. 023 |0.025 |0. 027 | 0. 029 | 0. 031 |0. 034 |0.036 | 0. 038 





10 0. 019 |0. 022 |0. 024 | 0. 025 |0. 026 | 0. 029 |0. 031 |0. 034 | 0. 037 |0. 040 | 0. 042 | 0. 045 | 0. 048 | 0. 051 | 0. 054 





12 0. 027 |0. 030 | 0. 033 | 0. 035 |0. 037 | 0. 040 |0. 043 |0. 047 |0. 050 |0. 054 | 0. 058 | 0. 062 | 0. 065 | 0. 069 | 0. 074 





14 0. 036 | 0. 040 | 0. 045 | 0. 047 |0. 049 |0. 054 |0. 058 |0. 063 | 0. 068 |0. 073 |0. 078 | 0. 083 | 0. 089 | 0. 094 | 0. 100 





16 0. 047 | 0. 052 | 0. 058 | 0. 060 |0. 063 | 0. 069 |0. 075 |0. 081 | 0. 087 |0. 093 | 0. 100 | 0. 106 |0. 113 | 0. 120 | 0. 126 





18 0. 059 | 0. 065 | 0. 072 |0. 076 | 0. 079 | 0. 086 | 0. 093 |0. 101 |0. 108 |0. 116 |0. 124 |0. 132 |0. 140 | 0. 148 |0.156 





20 0. 072 | 0. 080 | 0. 088 | 0. 092 |0. 097 | 0. 105 |0. 114 |0. 123 |0. 132 |0. 141 |0.151 | 0. 160 |0. 170 |0.180 |0. 190 





22 0. 086 | 0. 096 | 0. 106 |0.111 |0. 116 |0. 126 |0. 137 |0. 147 |0. 158 | 0. 169 | 0. 180 |0. 191 | 0.203 |0.214 | 0.226 





24 0. 102 |0. 114 | 0. 125 |0.131 |0.137 | 0.1490. 161 |0. 174 |0. 186 |0. 199 |0. 212 | 0.225 |0. 239 10. 252 | 0. 266 





26 0. 120 |0. 133 |0. 146 |0. 153 |0. 160 |0. 174 |0. 188 |0. 203 |0.217 | 0. 232 0. 247 | 0.262 | 0. 277 | 0. 293 |0. 308 





28 0. 138 |0. 154 |0. 169 |0. 177 |0. 185 |0.201 |0.217 |0.234 |0. 250 |0. 267 | 0. 284 | 0. 302 | 0. 319 | 0. 337 0. 354 





30 0. 158 |0. 176 |0. 193 |0. 202 |0.211 10. 230 |0. 248 |0. 267 |0. 286 |0. 305 | 0. 324 | 0. 344 | 0. 364 |0. 383 | 0. 404 





32 0. 180 |0. 199 |0.219 |0. 230 |0. 240 10. 260 |0. 281 |0. 302 | 0. 324 |0. 345 |0. 367 | 0.389 | 0. 411 | 0. 433 0. 456 





34 0. 202 | 0.224 |0. 247 |0.258 |0.270 | 0.293 |0. 316 |0. 340 |0. 364 |0. 388 | 0. 412 | 0.437 |0. 461 | 0. 486 | 0. 511 











9 


/em 


4.8 5.0 5:02, 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 








8 0. 040 |0. 043 |0. 045 |0. 048 |0. 051 |0.053 |0. 056 | 0.59 |0. 062 |0. 065 | 0. 068 | 0. 071 |0. 074 |0. 077 | 0. 081 





10 0. 058 |0. 061 | 0. 064 |0. 068 |0. 071 |0. 075 |0. 078 | 0. 082 | 0. 086 |0. 090 | 0. 094 | 0. 098 | 0. 102 | 0. 106 10. 111 





12 0. 078 | 0. 082 | 0. 086 | 0. 091 |0. 095 | 0. 100 |0. 105 |0. 109 |0.114 |0. 119 |0. 124 |0. 130 |0. 135 | 0. 140 | 0. 146 





14 0. 105 |0.111 |0.117 |0.123 |0. 129 |0. 136 |0. 142 |0. 149 |0. 156 |0. 162 |0. 169 | 0. 176 |0. 184 | 0. 191 | 0. 199 





16 0. 134 |0. 141 |0.148 |0. 155 |0. 163 |0.171 |0. 179 |0. 187 |0. 195 |0.203 | 0. 211 | 0.220 | 0. 229 | 0. 238 | 0. 247 





18 0. 165 |0. 174 | 0. 182 |0.191 |0.201 |0.210 |0.219 | 0. 229 |0. 238 |0. 248 0. 258 | 0. 268 | 0. 278 | 0. 289 | 0. 300 





20 0. 200 | 0.210 |0.221 |0.231 |0.242 10. 253 | 0. 264 |0. 275 |0. 286 |0. 298 | 0. 309 | 0.321 |0. 333 | 0. 345 |0.358 





22 0. 238 | 0.250 | 0. 262 |0. 275 0. 287 | 0. 300 |0. 313 |0. 326 | 0. 339 |0. 352 | 0. 365 | 0. 379 | 0. 393 | 0. 407 | 0. 421 





24 0. 279 | 0. 293 | 0. 308 | 0. 322 | 0. 336 |0.351 |0. 366 | 0. 380 | 0. 396 | 0. 411 | 0. 426 | 0. 442 | 0.457 | 0.473 | 0.489 





26 0. 324 |0. 340 |0. 356 |0. 373 |0. 389 | 0. 406 |0. 423 |0. 440 |0. 457 |0. 474 |0. 491 | 0.509 |0. 527 |0. 545 | 0.563 





28 0. 372 | 0. 391 |0. 409 |0. 427 |0. 446 |0. 465 |0. 484 |0. 503 |0. 522 |0. 542 |0. 561 | 0. 581 |0.601 |0.621 | 0. 642 





30 0. 424 | 0. 444 |0. 465 | 0. 486 |0. 507 10. 528 |0. 549 |0. 571 | 0. 592 |0. 614 |0. 636 | 0. 658 | 0. 681 | 0. 703 0. 726 





32 0. 479 | 0. 502 | 0. 525 | 0. 548 |0. 571 |0. 595 |0. 619 |0. 643 |0. 667 |0.691 |0. 715 | 0.740 | 0. 765 10. 790 0. 815 





34 0. 537 | 0. 562 | 0. 588 | 0.614 |0. 640 |0. 666 | 0. 692 |0. 719 |0. 746 |0. 772 | 0. 799 | 0. 827 |0. 854 |0.881 | 0. 909 















































注 : 长 度 以 20cm 为 增进 单位 . 不 足 20mm 时 . 满 10cm 进位 ,不足 10cm сы; 径 级 以 2cm 为 增进 单位 ， 不 满足 2cm 
时 ， 满 Іст 的 进位 ， 不 足 lcm 舍 去 。 
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4.7 楼 地 面 工程 


4.7.1 工程 量 计算 公式 


楼 地 面 工程 工程 量 计算 见 表 4-76。 





表 4-76 楼 地 面 工程 工程 量 计算 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































项 Н 计算 公式 计算 规则 
с 2 Be tt 
ти 
ИИА ы ы. 垫 层 项 目 如 用 于 基础 垫 层 时 ， 人 工 、 机 械 乘 
НАЗ 以 系数 1.20( 不 合 满 党 基础 ) 
5, = 各 层 外 墙 的 外 围 面积 之 和 - 卫 (Li x 厚 ) 
- Х(1. х8) 
ee 楼 地 面 面 层 工程 量 按 主 墙 间 净 面积 计算 ， 应 
趟 中 各 层 外 墙 的 外 围 面积 之 和 一 一 从 建筑 面积 中 | 扣除 西 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 及 室内 管道 
ЕТИК СИТО РТ сы 等 所 占 的 面积 (不 需 作 面 层 的 地 沟 盖 板 所 占 的 面 
积 亦 应 扣除 ) ， 不 扣除 柱 、 翅 、 间 壁 墙 、 附 墙 烟 
各 层 外 塘 长 度 ， 可 从 外 增 算 | 向 及 0.3m? 以 内 孔洞 所 占 的 面积 ,但 门洞 、 空 
Е ЕСО НИ, О Т 
У (1х) ЖЕН, 1) Ж 
各 层 内 墙 长 度 ， 可 从 内 墙 算 
式 中 查 得 
Sj = 各 层 外 墙 的 外 围 面 积 之 和 - У (1, x 厚 ) 
-二 (ZXx 厚 ) 
а” 
式 中 各 层 外 墙 的 外 围 面积 之 和 一 一 从 建筑 面积 中 
#19 块 料 面 层 工程 量 按 图 示 尺 寸 实 铺面 积 以 平方 
楼 面 块 料 面 层 (Li x 厚 ) 一 各 层 外 增 所 占 面积 ，Li, 系 | 米 计算 , ПІН, ІШ, ЫЖ ІК 
各 层 外 墙 长 度 ， 可 从 外 墙 算 | 部 分 的 工程 量 并 入 相应 的 面 层 计算 
式 中 查 得 
У (1 x 厚 ) 一 各 层 内 墙 所 占 面积 ，L Ж 
各 层 内 墙 长 度 ， 可 从 内 墙 算 
式 中 查 得 
建筑 物 地 面 防潮 层 工程 量 ， 按 主 墙 间 净 空 面 
按 实 铺 面积 计算 : 眼 计算 ， 扣 除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 等 
oe 55 (8 5а) = ош ТЕГТІ 
ВИШЕ 。 | 式 中 “8 一 基础 底层 面积 (mm2) 0.3m? 以 内 孔洞 所 占 面积 。 与 墙 面 连接 处 高 度 
СЯ 面 面 积 (m?) 在 500mm 以 内 者 按 展开 面积 计算 ， 并 入 平面 工 
程 量 内 ， 超 过 500mm 时 ， 按 立 面 防水 层 i 





















































计算 公式 








5-УХ(а,х5) 

































































( 续 ) 
计算 规 见 
找平 层面 积 按 主 墙 间 净 面积 计算 。 应 扣除 凸 
出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基 础 及 室内 管道 等 所 占 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































У-5хН- т? 的 面积 (不 需 作 面 层 的 地 沟 盖 板 所 占 的 面积 亦 应 
到 式 中 “五 一 一 找平 层 厚度 ЖЕ). ЖЕН, ж. ІНЕН, Аа Ж 
qj;，0; 一 一 各 找平 层 的 尺寸 0.3m” 以 内 孔洞 所 占 的 面积 ,但 门洞 、 空 轿 和 
暖气 包 槽 、 壁 合 的 开口 部 分 亦 不 增加 
踢脚板 工程 量 按 不 同 用 料及 做 法 以 平方 米 计 
S=LxH= т> 算 。 整 体面 层 踢 脚板 不 扣除 门洞 口 及 空 圈 处 的 
式 中 一 一 踢 脚 线 的 高 度 (m) ЖЕ, 但 侧 壁 部 分 亦 不 增加 ， 翅 柱 的 踢脚板 工 
[一 一 踢 脚 线 的 长 度 (m) 程 量 合 并 计算 ; 块 料 面 层 踢脚板 按 实 贴 面积 计 
算 
S 恢 = 各 层 外 墙 的 外 围 面积 之 和 ->(Li x 厚 ) 
- Х(1. XxX 厚 ) 
25 т? 
式 中 各 层 外 墙 的 外 围 面 积 之 和 一 一 从 建筑 面积 中 
查 得 楼 梯 面 层 工 程 量 均 不 包括 侧面 及 板 底 抹 灰 ， 
Е (Ln x 厚 ) 一 一 各 层 外 墙 所 占 面 积 ，Ly, Ж) 应 按 抹 灰 相应 项 目 计算 。 楼 梯 ( 除 水 泥 砂 浆 及 水 
各 层 外 墙 长 度 ， 可 从 外 墙 算 | 磨 石 楼 梯 外 ) 不 包括 踢脚板 
式 中 查 得 
У (1 x 厚 ) 一 一 各 层 内 墙 所 占 面积 ，La% Ж 
各 层 内 墙 长 度 ， 可 从 内 墙 算 
式 中 查 得 
建筑 物 地 面 防潮 层 工程 量 ， 按 主 墙 间 净空 面 
只 计算 ， 扣 除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基 础 等 
МН ШІ, ЖАП, Е, НЫН, Д 
5= У (В, хі) = тш 0.3m? 以 内 孔洞 所 占 面 积 。 与 墙 面 连接 处 高 度 
式 中 ”8 一 一 各 种 有 防水 砂浆 的 墙 体 的 宽度 (m) 在 500mm 以 内 者 按 展开 面积 计算 ， 并 入 平面 工 
L 一 一 各 种 有 防水 砂浆 的 墙 体 的 长 度 (m) 程 量 内 ， 超 过 500mm 时 ， 按 立 面 防水 层 计算 
建筑 物 墙 基 防 水 、 防 潮 层 ， 外 墙 按 中 心 线 长 
度 、 内 墙 按 净 长 线 长 度 乘 以 墙 基 的 宽度 以 平方 
米 计 算 
建筑 物 地 面 防潮 层 工程 量 ， 按 主 墙 间 净空 面 
只 计算 ， 扣 除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基 础 等 
УТ от А, ЭПИКА, И. А, ИА 
S=LxH= т? 0.3m” 以 内 孔洞 所 占 面积 。 与 墙 面 连接 处 高 度 
式 中 如 一 一 防水 砂浆 的 高 度 (m) 在 500mm 以 内 者 按 展开 面积 计算 ,并 入 平面 J 
[一 一 防水 砂浆 的 长 度 (m) 程 量 内 ， 超 过 500mm 时 ， 按 立 面 防水 层 计算 
建筑 物 墙 基 防 水 、 防 潮 层 ， 外 墙 按 中 心 线 长 
度 ， 内 墙 按 净 长 线 乘 以 墙 基 的 宽度 以 平方 米 计 
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( 续 ) 
项 计算 公式 计算 规则 
散 水 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 平方 米 计算 ， 
应 扣除 穿 过 散 水 的 踏步 、 花 台面 积 
S 攻 =(Z 外 一 台阶 长 ) x 散 水 宽 +4x 散 水 宽 ” 散 水 的 长 度 可 按 外 墙 外 边线 减 去 台阶 的 长 度 
二 计算 ;将 计算 的 台阶 长 度 与 散 水 的 宽度 相 乘 得 
散 水 式 中 Ln 一 一 外 墙 外 边线 长 (可 从 外 墙 数据 中 查 | 出 面积 ; 注意 加 4 个 拐角 的 散 水 面积 得 出 总 值 
得 ) 散 水 项 目 为 综合 项 目 ， 包 括 挖 土 、 填 土 、 热 
4x 散 水 宽 ?一 一 四 个 角 的 散 水 面积 层 、 基 层 、 沟 壁 及 面 层 等 全 部 工序 
散 水 垫 层 为 3:7 灰 土 ， 如 设计 垫 层 与 项 目 不 
同时 ， 可 以 换算 
台阶 基层 、 面 层 (包括 踏步 及 最 上 一 层 踏步 沿 
300mm ) 工程 量 按 水 平 投影 面积 计算 
S=LxB= тш 防滑 坡 道 工 程 量 按 斜 面积 计算 ， 坡 道 与 台阶 
台阶 式 中 8 一 一 台阶 的 宽度 (m) 相连 处 ， 以 台阶 外 围 面积 为 界 
/一 一 台阶 的 长 度 (m) 与 建筑 物 外 门厅 地 面相 连 的 混凝土 斜坡 道 及 
块 料 面 层 按 相应 的 地 面 项 目 人 工 乘 以 系数 1.1 
计算 
(-ахіс- от 楼 梯 防 滑 条 工程 量 按 设计 规定 长 度 计算 ， 如 
防滑 条 式 中 n 一 一 楼 梯 踏 步 数 设计 无 规定 者 ， 可 按 踏步 长 度 两 边 共 减 15cm 计 
1 一 一 楼 梯 段 的 宽度 -0.15(m) 算 
保温 隔 热 层 应 区 别 不 同 保温 隔 热 材料 ， 均 按 
设计 实 铺 厚 度 以 立方 米 计算 工程 量 ， 另 有 规定 
者 除外 
墙 体 隔 热 层 ， 均 按 墙 中 心 线 长 乘 以 图 示 高 度 
РРР 及 厚度 ， 以 立方 米 计算 工程 量 。 应 扣除 门窗 洞 
和 0.3m” 以 上 洞口 所 占 体 积 
保温 层 式 中 5 一 一 所 需 铺 保温 层 的 楼 地 面 面 积 (m?) 











五 一 一 所 铺 保温 层 的 厚度 (m) 











软木 、 泡 沫 塑料 板 铺 贴 在 混凝土 板 下 ， 按 图 
示 长 、 宽 、 厚 的 乘积 ， 以 立方 米 计算 

聚 茶 乙 烯 泡沫 板 附 墙 铺 贴 ( 胶 浆 粘 结 ) 、 混 凝 
土 板 下 粘贴 (无 龙骨 胶 浆 粘 结 ) 项 目 ， 按 图 示 尺 
二 以 平方 米 计 算 ， 扣 除 门 窗 洞 口 和 0.3m” 以 上 
孔洞 所 占 面积 























伸缩 颖 








伸缩 颖 工程 量 按 颖 的 长 度 计算 ( 见 设计 尺寸 ) 








明 沟 
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4.7.2 工程 量 计算 数据 表 





1. 常用 垫 层 材料 配 比 量 表 ( 表 4-77 ) 
























































































































































表 4-77 常用 垫 层 材料 配 比 量 
32.5 级 水 泥 | 生石灰 粘土 矿 炉 渣 中 粗 砂 碎 砖 碎 石 水 
垫 层 材料 名 称 ? қ н І І ) 
/kg /kg /m /m /m /m /m /m 
К+ 2:8 ВЕУ 162 1.31 - - - - 0.20 
垫 层 3:7 = 243 1.15 = 0.20 
1:3 - 184 ШЕ 1.11 一 - 一 0. 30 
石灰 炉 
і 1:4 - 147 ШЕ 1.18 = 一 一 0. 30 
Жақа 
1:10 二 55 - 1.11 0.30 
1:1:8 177 74 - 1.18 - - = 0. 30 
水 泥 石 
5 1:1:10 146 61 - 1.23 < - - 0.30 
у 
1:1:12 126 53 ЛЕ 1.27 0. 30 
тен; 1:3:6 йе 97 Е - 0. 65 1.16 - 0.30 
三 合 土 1:4:8 286 74 = = 0.90 1.19 ЧЕ 0. 30 
тп 1:3:6 - 85 一 = 0.58 - 1.08 0.30 
三 合 土 1:4:8 се 66 = = 0.59 = 1.11 0. 30 
тен; 1:1:4:8 165 69 - - 0. 63 1.11 те 0.30 
四 合 土 1:1:6:12 116 48 — БЕ 0. 65 1.16 - 0.30 
Елі 1:1:4:8 146 61 = - 0.55 -= 1.02 0.30 
四 合 土 1:1:6:12 103 43 一 一 0. 58 一 1.09 0.30 
C35 109 84 ЧЕ 1.60 с - 一 0. 30 
类 小 C50 136 106 = 1.54 0. 30 
混凝土 
C75 175 135 二 1. 46 28 - 0.30 
垫 层 
C10 207 160 1.38 0.30 
C35 81 94 - 1.53 0.30 
矿渣 > 
C50 102 119 РЕ 1.40 - К = 0.30 
混凝土 
C75 133 154 = 1.41 - - - 0.30 
垫 层 
C10 158 184 БЕ 1.36 - - на 0. 30 
2. 垫 层 材料 压缩 系数 及 损耗 率 表 ( 表 4-78 ) 
表 4-78 垫 层 材料 压缩 系数 及 损耗 率 
材料 名 称 压缩 系数 损耗 率 (% ) 材料 名 称 压缩 系数 咒 耗 率 ( % ) 
毛 石 1.2 1 石灰 炉渣 1.455 1.5 
砂 1. 13 2 碎 夸 1.3 1.5 
碎 砾 石 1.08 2 干 铺 炉渣 1.2 1 
灰 土 1.6 1 三 四 合 土 1. 45 1 
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屋面 及 防水 工程 工程 量 计算 见 表 4-79 。 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4-79 屋面 及 防水 工程 工程 量 计算 
项 目 计算 公式 计算 规则 
保温 隔 热 层 应 区 别 不 同 保温 隔 热 材料 ， 均 按 
设计 实 铺 厚度 以 立方 米 计算 ， 另 有 规定 者 除外 
堵 体 隔 热 层 ， 均 按 墙 中 心 线 长 乘 以 图 示 尺 二 
高 度 及 厚度 以 立方 米 计算 。 应 扣除 门窗 洞口 和 
У-5хН- т? 0.3” 以 上 洞口 所 占 体积 
面 保温 层 | 式 中 5 一 一 所 需 铺 保 温 层 的 屋面 面积 (m? ) 软木 、 泡 沫 塑料 板 铺 贴 在 混凝土 板 下 ， 按 图 
万 一 一 所 铺 保温 层 的 厚度 (m) 示 长 、 宽 、 厚 的 乘积 ， 以 立方 米 计 算 
聚 茶 乙 烯 泡沫 板 附 墙 铺 贴 ( 胶 浆 粘 结 ) ТЕЕ 
土 板 下 粘贴 (无 龙骨 胶 浆 粘 结 ) 项 目 ， 按 图 示 尺 
寸 以 平方 米 计算 ， 扣 除 门 窗 洞口 和 0.3m? 以 上 
孔洞 所 占 面积 
延迟 系数 的 含义 : 在 计算 工程 量 时 ， 将 屋面 或 木 基层 
的 水 平面 积 换算 为 斜面 积 或 把 水 平 投影 长 度 换算 为 斜 长 
的 系数 按 图 示 尺 才 的 水 平 投影 面积 乘 以 屋面 延 尺 系 
下 图 可 以 看 出 ，C、4 与 6 有 如 下 关系 : 数 ， 以 平方 米 计算 。 不 扣除 房 上 烟 向 、 风 帽 底 
А 座 、 风 道 、 屋 面 小 气 窗 和 和 斜 沟 等 所 占 面 积 。 而 
看 小 气 窗 出 构 与 屋面 重 闪 部 分 的 面积 亦 不 增 
当 4=1 时 ,C= 如。 但 天 窗 出 檐 部 分 重 琶 的 面积 应 并 人 相应 
сов! ры хы. тұ (с Ж Б" е рур 216 44 
C 为 延 尺 系数 ， 或 叫 坡 水 系数 内 计算 。 琉 璃 瓦 榴 口 线 及 瓦 消 以 延长 
瓦屋 面 D 为 阳 延 尺 系数 ,，D= V4 +С? 
当 4=1 时 , D= /1-С7 
按 图 示 尺 才 的 水 平 投影 面积 乘 以 屋面 延 尺 系 
数 ， 以 平方 米 计 算 。 不 扣除 房 上 烟 秽 、 风 帽 底 
5-5ахСУ(0.251 %0.51,)- ш 座 、 风 道 、 斜 沟 等 所 占 面积 。 平 屋面 的 女儿 墙 、 
式 中 Sg 一 一 屋面 水 平 投影 面积 (m?) 天 沟 和 天 窗 等 处 弯 起 部 分 和 天 窗 出 榴 部 分 重 赤 
Му C 一 一 屋面 延 尺 系数 的 面积 应 按 图 示 尺 寸 ， 并 入 相应 屋面 工程 量 
Li 一 一 女儿 墙 弯 起 部 分 长 度 (m) 计算 。 如 图 纸 无 规定 时 ， 伸 缩 缝 、 女 儿 墙 的 弯 
НИК (въ) 起 部 分 可 按 25cm 计算 , 天窗 弯 起 部 分 可 按 








50cm 计算 ,但 各 部 分 的 附加 
内 ， 不 再 另 计 




















层 已 包括 在 项 目 
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( 续 ) 
目 计算 公式 计算 规则 
屋顶 建筑 面积 ，m2 (不 含 挑 榴 面 积 ) 找平 层 按 主 墙 间 净 面积 计算 。 应 扣除 凸 出 地 
和 构 销 л. 3 әт Же ұм с пус А 
ЖШ; 1, ха ал 而 的 构筑 物 、 设 备 基础 及 室内 管道 等 所 占 的 面 
屋面 找 Еа кетон Ок ， 积 (不 需 作 面 层 的 地 沟 盖 板 所 占 的 面积 亦 应 扣 
平 层 анаты ыы УУЕ Ш), ЖЕ. ИЕ, наш, ШУЫ 
ee 0.3m? 以 内 孔洞 所 占 的 面积 ,但 门洞 、 空 圈 和 
> 中 РЕНН зі АН 26 4. 
қата ТЕТІ ЗІ 
V = 屋顶 建筑 面积 x 找平 层 平均 厚度 
= 屋顶 建筑 面积 x [最 薄 处 厚度 
面 找 +208 皮 长 度 x 坡 度 系 数 ) ] = т? Фе ЈА Л БС] А [А0 бя А А МОВЕ, ЕЕ 
坡 层 式 中 最 薄 处 厚度 一 按 施工 图 规定 实 铺 厚度 以 立方 米 计算 ， 男 有 规定 者 除外 
找 坡 长 度 一 一 两 面 找 坡 时 即 为 铺 宽 的 一 半 
坡度 系数 按 施工 图 规定 
铁皮 排水 管 按 下 表 规 定 以 展开 面积 计算 
名 称 单位 折算 т> 
圆 形 水 落 管 т 0. 32 
方形 水 落 管 m 0.40 
РВ] т 0.30 
水 斗 个 0.40 
(0.4х(Н-Н,-0.2) +0.85] хій = т? 漏斗 个 0. 16 
屋面 式 中 “五 一 一 房屋 榴 高 (m) 下 水 个 0. 45 
水 有 一 一 室 内 外 高 差 (m) 
0% А  Ю Ў т 1.30 
水 落 管 0. 2 一 一 出 水 口 到 室外 地 坪 距 离 及 水 斗 高 度 (m) 
0. 85 一 一 规定 水 斗 和 下 水 口 的 展开 面积 (m?) 斜 沟 、 天 窗 
台 泛 了 
天 窗 侧面 泛 水 m 0.70 
|4177 т 0.80 
通风 管 泛 水 т 0.22 
ШЕБЕР) т 0.24 
滴水 т 0.11 
ДЕ паби XC 按 图 示 尺 二 的 水 平 投影 面积 乘 以 屋面 延 尺 系 
积 。 | 式 中 Siw 一 一 图 示 尺寸 的 水 平 投影 面积 (m?) 数 ， 以 平方 米 计算 ,不 扣除 房 上 烟 向 、 风 帽 底 
Ё C 一 一 延 尺 系数 座 、 风 道 斜 沟 等 所 占 面积 
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( 续 ) 
项 Н 计算 公式 计算 规则 
按 图 示 尺 寸 的 水 平 投影 面积 乘 以 屋面 延 尺 系 
数 ， 以 平方 米 计算 。 不 扣除 房 上 烟 向 、 风 帽 底 
дына алақ тың Е, Н, ЛЕА ЕГ ВА, 
аа е И 
四 坡 水 屋面 ”水 平 投影 四 坡 水 Күй ың 
的 实际 面积 ”宽度 的 一 半 x 斜 长 系数 加 ， 但 天 窗 出 榴 部 分 重 又 的 面积 应 并 入 相应 屋 
面 工程 量 内 计算 。 琉 璃 瓦 榴 口 线 及 瓦 消 以 延长 
米 计算 
өн 
面积 四 坡 水 斜 长 
二 坡 水 斜 长 
е, 
е 4 
а) Ы) 
4.8.2 工程 量 计 算数 据 表 
1. 常用 坡度 系数 表 ( 表 4-80 ) 
表 4-80 常用 坡度 系数 
坡 面 斜 角 ж Ж 坡度 系数 
(9 坡度 比 (1/x) 坡度 比 (%% ) 坡度 值 (i) (K) 
0934” 1/100. 00 1. 00 0. 0100 1. 00005 
0952” 1/66. 67 1.50 0. 0150 1. 00011 
19 1/57. 14 1.75 0. 0175 1. 00015 
1909” 1/50. 00 2. 00 0. 0200 1. 00020 
1926” 1/40. 00 2.50 0. 0250 1. 00031 
1930” 1/38. 17 2.62 0. 0262 1. 00034 
1943” 1/33. 33 3.00 0. 0300 1. 00045 
29 1/28. 65 3.49 0. 0349 1. 00061 
2917: 1/25. 00 4. 00 0. 0400 1. 00080 
2930” 1/22. 88 4.37 0. 0437 1. 00095 
2935” 1/22.22 4.50 0. 0450 1. 00101 
2950) 1/20. 00 5.00 0. 0500 1. 00125 
42 1/19. 08 5.24 0. 0524 1. 00137 
3909” 1/18. 18 5.50 0. 0550 1. 00151 
39257 1/16. 67 6. 00 0. 0600 1. 00180 
3928” 1/16.50 6. 06 0. 0606 1. 00183 


















































































































































-228. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
坡 面 斜 角 ж Ж 坡度 系数 
(9 坡度 比 (1/x) 坡度 比 (%) 坡度 值 (i) (K) 
3930” 1/16. 34 6.12 0. 0612 1. 00187 
3937/ 1/16. 00 6.25 0. 0625 1. 00195 
3943” 1/15. 38 6.50 0. 0650 1. 00211 
3949” 1/15. 00 6.67 0. 0667 1. 00222 
3957” 1/14.50 6.90 0. 0690 1. 00238 
49 1/14.31 6.99 0. 0699 1. 00244 
49 1/14.29 7.00 0. 0700 1. 00245 
4910” 1/13.50 7.41 0. 0741 1. 00274 
42177 1/13. 33 7.50 0. 0750 1. 00281 
4930” 1/12.71 7.87 0. 0787 1. 00309 
4934” 1/12.50 8.00 0. 0800 1. 00319 
4946” 1/12. 00 8.33 0. 0833 1. 00346 
4952” 1/11.76 8.50 0. 0850 1. 00361 
59 1/11.43 8.75 0. 0875 1. 00382 
5909” 1/11.11 9.00 0. 0900 1. 00404 
5926” 1/10. 53 9.50 0. 0950 1. 00450 
5926” 1/10. 50 9.52 0. 0952 1. 00452 
5930” 1/10. 38 9.63 0. 0963 1. 00463 
5943” 1/10. 00 10. 00 0. 1000 1. 00499 
6° 1/9. 51 10. 51 0. 1051 1. 00551 
6920” 1/9. 00 11.11 0.1111 1. 00615 
6930” 1/8.78 11.39 0. 1139 1. 00647 
6942” 1/8.50 11.76 0. 1176 1. 00689 
1% 1/8.14 12.28 0. 1228 1. 00751 
7907” 1/8. 00 12.50 0. 1250 1. 00778 
7930” 1/7. 59 13.17 0. 1317 1. 00864 
7936” 1/7.50 13.33 0. 1333 1. 00885 
89 1/7.12 14. 05 0. 1405 1. 00982 
8208” 1/7. 00 14. 29 0. 1429 1. 01016 
8930” 1/6. 69 14.95 0. 1495 1.01111 
8932” 1/6. 67 15. 00 0. 1500 1.01119 
8945” 1/6. 50 15.38 0. 1538 1.01176 
99 1/6.31 15. 84 0. 1584 1. 01247 
9928” 1/6. 00 16. 67 0. 1667 1.01380 
9930” 1/5.98 16.73 0. 1673 1. 01390 
10° 1/5. 67 17. 63 0. 1763 1.01542 



































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 .229. 
( 续 ) 
坡 面 斜 角 Жж ж 坡度 系数 
(9) 坡度 比 (1/x) 坡度 比 (% ) 坡度 值 (i) (K) 
10918” 1/5.50 18.18 0. 1818 1. 01639 
10930” 1/5.40 18.53 0. 1853 1. 01702 
119 1/5.14 19. 44 0. 1944 1. 01872 
11919” 1/5. 00 20. 00 0. 2000 1. 01980 
11930” 1/4.91 20.35 0. 2035 1. 02050 
129 1/4.70 21.26 0. 2126 1. 02235 
12930” 1/4.51 22.17 0. 2217 1. 02428 
12932” 1/4.50 22.22 0. 2222 1. 02439 
139 1/4.33 23. 09 0. 2309 1. 02631 
13930” 1/4. 16 24. 01 0. 2401 1. 02842 
14° 1/4. 01 24. 93 0. 2493 1. 03061 
14902” 1/4. 00 25. 00 0. 2500 1. 03078 
14930” 1/3.87 25.86 0. 2586 1. 03290 
159 1/3.73 26. 79 0. 2679 1. 03526 
15930” 1/3.61 27.73 0. 2773 1. 03774 
15957” 1/3.50 28.57 0. 2857 1. 04001 
16° 1/3. 49 28.67 0. 2867 1. 04029 
16930” 1/3.38 29.62 0. 2962 1. 04295 
16942” 1/3.33 30. 00 0. 3000 1. 04403 
179 1/3.27 30.57 0. 3057 1. 04568 
17930” 1/3.17 31.53 0. 3153 1. 04853 
189 1/3. 08 32.49 0. 3249 1. 05146 
18926” 1/3. 00 33.33 0. 3333 1. 05408 
18930” 1/2.99 33.46 0. 3346 1. 05450 
199 1/2.90 34.43 0. 3443 1. 05761 
19917” 1/2. 86 35. 00 0. 3500 1. 05948 
19930” 1/2. 82 35.41 0. 3541 1. 06084 
209 1/2.75 36.40 0. 3640 1. 06419 
219 1/2. 60 38.39 0. 3839 1.07116 
21948” 1/2.50 40. 00 0. 4000 1. 07703 
229 1/2.48 40.40 0. 4040 1. 07852 
239 1/2.36 42.45 0. 4245 1. 08637 
249 1/2.25 44.52 0. 4452 1. 09462 
24914” 1/2.22 45.00 0. 4500 1. 09659 
259 1/2.14 46. 63 0. 4663 1. 10337 
269 1/2. 05 48.77 0. 4877 1.11259 
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(2%) 

坡 面 斜 角 ж Ж 坡度 系数 

(°) 坡度 比 (1/x) 坡度 比 (% ) 坡度 值 (i) (K) 

26934” 1/2.00 50.00 0. 5000 1.11803 

272 1/1.96 50.95 0. 5095 1.12231 

28° 1/1. 88 53.17 0. 5317 1. 13257 

28949” 1/1.81 55.00 0. 5500 1.14127 

29° 1/1. 80 55.43 0. 5543 1. 14335 

302 1/1.73 57.74 0. 5774 1.15473 

30258” 1/1.67 60.00 0. 6000 1.16619 

312 1/1.66 60. 09 0. 6009 1. 16665 

32° 1/1. 60 62. 49 0. 6249 1. 17919 

33° 1/1. 54 64. 94 0. 6494 1. 19242 

33901! 1/1. 54 65. 00 0. 6500 1. 19269 

33540” 1/1. 50 66. 60 0. 6660 1.20148 

34° 1/1. 48 67. 45 0. 6745 1.20621 

35° 1/1. 43 70. 02 0. 7002 1.22077 

36° 1/1. 38 72.65 0. 7265 1. 23604 

36552! 1/1. 33 75.00 0. 7500 1. 25000 

37° 1/1. 33 75.36 0. 7536 1. 25216 

38° 1/1. 28 78.13 0. 7813 1. 26903 

39° 1/1. 23 80. 98 0. 8098 1.28677 

40° 1/1.19 83.91 0. 8391 1.30541 

419 1/1.15 86.93 0. 8693 1. 32502 

429 1/1.11 90. 04 0. 9004 1. 34563 

43° 1/1.07 93.25 0. 9325 1.36732 

449 1/1.04 96.57 0. 9657 1.39017 

459 1/1.00 100. 00 1. 0000 1.41421 

注 : 本 表 可 用 于 屋面 、 沟 道 等 相关 坡度 工程 量 计算 。 
2. 常用 屋面 找 坡 层 平 均 折 算 厚 度 表 ( 表 4-81 ) 
表 4-81 常用 屋面 找 坡 层 平均 折算 厚度 
类 别 х ж а Ш 

Д. 1 1 1 A #1. 1 
屋面 坡度 10 12 33.3 40 50 67 100 
10% 8.3% 3.0% 2.5% 2% 1.5% 1% 
4 (а 0. 100 0. 083 0. 030 0. 025 0. 020 0. 015 0. 010 
и 5 | 平均 折 0. 125 0. 104 0. 038 0. 031 0. 025 0.019 0.013 
ўн 6 | 算 厚 度 0. 150 0. 125 0. 045 0. 038 0. 030 0. 023 0. 015 
7 үлі 0. 175 0. 146 0. 053 0. 044 0. 035 0. 026 0.018 
































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 .231 . 


















































































































































































































































( 续 ) 
类 别 х Ж е 面 

1 ЕЗ ӨЗ: Ет Ж. 下 Ел 

屋面 坡度 10 12 33.3 40 50 67 100 

10% 8.3% 3.0% 2.5% 2% 1.5% 1% 
8 0. 200 0. 167 0. 060 0. 050 0. 040 0. 030 0. 020 
9 0.225 0. 187 0. 068 0. 056 0. 045 0. 034 0. 023 
10 0. 250 0.208 0. 075 0. 063 0. 050 0. 038 0. 025 
11 0. 275 0. 229 0. 083 0. 069 0. 055 0. 041 0. 028 
屋面 12 找 坡 层 0.300 0.250 0. 090 0.075 0.060 0. 045 0. 030 
跨度 13 н й 0. 325 0.271 0. 098 0. 081 0. 065 0. 049 0. 033 
/т 14 /т 0. 350 0.292 0. 105 0. 088 0. 070 0. 053 0. 035 
15 0. 375 0.312 0.113 0. 094 0. 075 0. 056 0. 038 
18 0.450 0. 375 0. 135 0. 113 0. 090 0. 068 0. 045 
21 0. 525 0.437 0. 158 0. 131 0. 105 0. 079 0. 053 
24 0. 600 0. 500 0. 180 0. 150 0.120 0. 090 0. 060 

类 ” 别 单 坡 屋面 
1 ЕЯ 1 1 2 ЕЗ 

屋面 坡度 10 12 33. 3 40 50 67 100 

10% 8.3% 3.0% 2.5% 2% 1.5% 1% 
4 0. 200 0. 167 0. 060 0. 050 0. 040 0. 030 0. 020 
5 0.250 0. 208 0. 075 0. 063 0. 050 0. 038 0. 025 
6 0. 300 0. 250 0. 090 0. 075 0. 060 0. 045 0. 030 
7 0. 350 0.292 0. 105 0. 088 0. 070 0. 053 0. 035 
8 0. 400 0. 333 0. 120 0. 100 0. 080 0. 060 0. 040 
9 0.450 0. 375 0. 135 0.113 0. 090 0. 068 0. 045 
屋面 10 0. 500 0.417 0. 150 0. 125 0. 100 0. 075 0. 050 
跨度 11 жун 0. 550 0.458 0. 165 0. 138 0.110 0. 083 0. 055 
/т 12 е 0. 600 0. 500 0. 180 0. 150 0. 120 0. 090 0. 060 
13 = -- 0. 195 0. 163 0. 130 0. 098 0. 065 
14 -- -- 0.210 0. 175 0. 140 0. 105 0. 070 
15 = == 0. 225 0. 188 0. 150 0.113 0. 075 
18 == = 0. 270 0. 225 0. 180 0. 135 0. 090 
21 -- Е 0.315 0. 263 0.210 0. 158 0. 105 
24 жез; 0. 360 0. 300 0. 240 0. 180 0. 120 

找 坡 层 计 算 厚 度 =H+h 
一 一 为 最 薄 处 厚度 











h 一 一 为 找 坡 层 平均 折算 厚度 ，h" = 二 





























注 : 双 坡 屋面 找 坡 层 平均 折算 厚度 (h') = 跨度 x 坡度 /4。 
单 坡 屋面 找 坡 层 平均 折算 厚度 (h') = 跨度 x 坡度 /2。 
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49 装饰 装修 工程 


4.9.1 工程 量 计算 公式 


装修 工程 工程 量 计 算 见 表 4-82, 
表 4-82 ”装修 工程 工程 量 计算 


项 目 计算 公式 计算 规则 























为 墙 抹 灰 面 积 ， 应 扣除 门窗 洞口 和 空 疾 所 占 的 面积 ， 不 
扣除 踢脚板 、 挂 镜 线 ，0.3m? 以 内 的 孔洞 和 墙 与 构件 交接 
处 的 面积 ， 洞 口 侧 壁 和 项 面 亦 不 增加 。 墙 埃 和 附 墙 烟 秃 侧 
壁面 积 与 内 墙 抹 灰 工 程 量 合并 计算 
Е 为 墙 面 抹 灰 的 长 度 ， 以 主 墙 间 的 图 示 净 长 尺寸 计算 。 其 
内 墙 抹 灰 面积 = 主 墙 间 的 净 长 x 高 度 高 度 确 定 如 下 : 

(ОНЫ, ЕН 
距离 计算 

(2) 有 墙 裙 的 ， 其 高 度 按 墙 裙 顶 至 天 棚 底面 之 间距 离 计算 

(3) 钉 板 条 天 棚 的 内 墙 面 抹 灰 ， 其 高 度 按 室内 地 面 或 楼 面 
至 天 棚 底面 男 加 100mm 计算 















































































































































控 室 内 地 面 或 楼 面 至 天 棚 底面 之 间 
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外 墙 抹 灰 面积 ， 按 外 墙 面 的 垂直 投影 面积 以 平方 米 计 算 。 
应 扣除 门窗 洞口 ， 外 墙 宰 和 大 于 0.3m? 孔洞 所 占 面 积 ， 洞 
外 墙 则 壁面 积 不 男 增 加 。 附 墙 吉 、 梁 、 柱 仙 灰 面 积 并 
К МЕИ К 高度 口 侧 壁 面 2 ШІ ІН 5" et а и шеи 
抹 灰 外 墙 面 抹 灰 工 程 量 内 计算 。 栏 板 、 栏 杆 、 窗 台 线 、 门 窗 套 、 
扶手 、 压 项 、 挑 状 、 遮 阳 板 、 突 出 墙 外 的 腰 线 等 ， 另 按 相 
应 规定 计算 
胃 墙 裙 抹 灰 面积 按 内 墙 净 长 乘 以 高 度 计 算 。 应 扣除 门窗 



































洞口 和 空 疾 所 占 的 面积 ， 门 窗 洞口 和 空 疾 的 侧 壁面 积 不 另 










































































































































































内 外 墙 内 墙 初 抹 灰 面积 = 内 墙 净 长 x 高 度 ӨЛІ, ШЕ. НДА РА ІНЕН ЖР АЛИ ТАГ РУЗ 

裙 抹 灰 外 墙 裙 抹 灰 面积 = 长 度 x 高 度 外 墙 裙 抹 灰 面积 按 其 长 度 乘 高 度 计算 ， 扣 除 门 窗 洞 
大 于 0.3m 孔洞 所 占 的 面积 , 门窗 洞口 及 孔洞 的 侧 壁 不 增 
加 





楼 梯 天 棚 抹 灰 面积 : 











































































































































































































и Р (Т) Т, Е ЗЕ ІШПЕ ЖЕН. 
паев. ин ИЕ" 
Su x0.3( 或 0.8) = m2 yi ОЕР А ЕТЕНЕ 
и 天 棚 ， 梁 两 侧 抹 灰 面积 ， 并 和 天棚 抹 灰 工程 量 内 计算 
梁 侧面 抹 灰 面积 (近似 值 ) ; (2) 密 肋 梁 和 井 字 梁 天 棚 抹 灰 面 积 ， 按 展开 面积 计 自 
梁 体积 x8= ош? (3) 天 棚 抹 灰 如 带 有 装饰 线 时 ， 区 别 按 三 道 线 以 内 或 五 道 
天 棚 抹 灰 挑 榴 、 雨 舌 水 平 投影 面积 :，m2 线 以 内 按 延 长 米 计 算 ， 线 角 的 道 数 以 一 个 突出 的 棱角 为 一 
= m2 道 线 
式 中 Su 一 一 地 面 面 积 (4) 榴 口 天 棚 的 抹 灰 面积 ， 并 和 相同 的 天 棚 抹 灰 工程 量 内 
3 长 一 一 楼 面 面 积 计算 
(5) 天 棚 中 的 折线 、 灯 槽 线 、 圆 弧 形 线 、 拱 形 线 等 艺术 形 
КУ 阳台 Н ж 












































式 的 抹 灰 ， 按 展开 面积 计算 

















5-ТЕН 
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( 续 ) 
项 目 计算 公式 计算 规则 
Ре 5= (0+3) x2xh= ай СТ), ЕНСЕ, РЕА Рт Е 
Е ТО 柱 的 高 度 以 平方 米 计算 
h 一 独立 柱 的 计算 高 度 (m) (2) 柱 面 装 饰 按 柱 外 围 饰 面 尺寸 乘 以 柱 的 高 以 平方 米 计算 
Ln х (На + H+ 有 Hy ) -外 墙 裙 = т? 
ЕСТ Ш/А ЕШ ЖЕН ШЕН а ШІН. 
ДК МП ЕНЕ ЖІҢІШКЕ МІНІ, ТЕГІ ІНГІ Ж 
ҮЙІ. Me 门窗 套 、 腰 线 等 零星 抹 灰 所 占 的 面积 ;但 操 和 门窗 洞口 全 
一 房 高 ( #0.000 至 房 项 ， 计算 书 | 器 的 勾 颖 面积 也 不 增加 
首页 可 查 得 ) 独立 柱 、 房 上 烟 向 勾 缝 ， 按 图 示 尺寸 以 平方 米 计算 
HH 一 一 有 女儿 墙 的 为 女儿 墙 高 度 
窗台 单独 抹 灰 工程 量 计算 ， 其 长 度 按 窗 宽 另 
加 0.2m， 其 展开 宽度 按 0.36m 计算 ， 套 普通 
шек |н. Ня, 外 窗台 板 打 灰 工程 最， 如 设计 图 纸 无 规定 时 ， 可 按 窗 
о УСОВ +0.2) х0.361- а 外 围 宽 度 共 加 20cm 乘 以 展开 宽度 计算 ， 外 窗台 与 腰 丝 连接 
窗 高 度 相 同 、 宽 度 不 同时 ， 可 用 简化 计算 | 时 并 人 相应 腰 线 内 计算 
式 : 
( 窗 面积 / 窗 高 +0.2) x 窗 数 x0.36= а 





























4.9.2 工程 量 计算 数据 表 


木材 面 、 人 金属 面 油漆 的 工程 量 分 别 按 表 4-83 ~ 表 4-90 规定 计算 ， 并 乘 以 表 列 系数 以 3 
方 米 计算 。 
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表 4-83 单 层 木门 工程 量 系 数 













































































项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 

单 层 木门 1. 00 

单 层 全 玻 门 0. 83 

双 层 ( 单 裁 口 ) 木 门 2. 00 
按 单 面 洞口 面积 

双 层 (一 板 一 纱 ) 木 门 1.36 

厂 库 大 门 1. 10 

木 百 叶 门 1. 25 


表 4-84 单 层 木 窗 工 程 量 系数 




























































































项 目 名 称 系数 工程 量 计 算 方法 
单 层 玻璃 1. 00 
单 层 组 合 窗 0. 83 
双 层 组 合 窗 1. 13 
双 层 ( 单 裁 口 ) 窗 2.00 按 单 面 洞口 面积 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 窗 1. 36 
三 层 (二 玻 一 纱 ) 窗 2. 60 














木 百 叶 窗 1.50 













































































表 4-87 其 他 木材 面 工程 量 系数 
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表 4-85 木 地 板 工程 量 系数 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
木 楼 梯 ( 不 包括 底面 ) 2.30 水 平 投影 面积 
木 地 板 、 木 踢 脚 线 1. 00 长 x 宽 
表 4-86 木 扶 手 ( 不 带 托 板 ) 工 程 量 系数 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
та 2.04 
木 扶 手 ( 带 托 板 ) 2. 60 
木 扶手 (不 带 托 板 ) 1.00 
挂 衣 板 、 黑 板 框 0. 52 
封 檐 板 、 顺 水 板 1. 74 
生活 园地 框 、 挂 镜 线 、 窗 帘 棍 0. 35 














































































































项 目 名 称 系数 工程 量 计 算 方法 
木屋 架 1.79 跨度 (长 ) x 中 高 x -- 
屋面 板 ( 带 模 条 ) 1.11 斜 长 x 宽 
零星 木 装修 0. 87 展开 面积 
衣柜 、 壁 柜 0. 91 投影 面积 (不 展开 ) 
木 间 壁 、 木 隔断 1.90 
玻璃 间 壁 露 明 墙 筋 1. 65 单 面 外 围 面积 
木 栅栏 、 木 栏杆 ( 带 拱手) 1. 82 
ай 1.28 
ГЕ 2.48 
Т, Ж 1.07 
木 护 墙 、 墙 裙 0. 91 
木 方 格 吊顶 顶棚 1. 20 长 x 宽 
清水 板 条 顶棚 、 榴 1.07 
木板 、 纤 维 板 、 胶 合板 1. 00 
窗台 板 、 简 子 板 、 盖 板 0. 82 
Шоқ, ШІП, ТАЙ 0.87 


表 4-88 平板 屋面 涂 刷 


ВМИ. теа 
























































项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
шы 2.20 水 平 投影 面积 
平板 面 1. 00 
- ВНК х 
瓦 垄 板 屋面 1. 20 
包 镀 锌 薄 钢 皮 门 2. 20 洞口 面积 
ЖЫ. ЛЕ ШК 1.05 展开 面积 








4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 .235 . 





表 4-89 单 层 钢 门 窗 工程 量 系数 




















































































































项 目 名 称 系数 工程 量 计 算 方法 
ШЕЛЕРІ! 2.30 
半截 百叶 钢 门 2. 22 
满 钢 门 或 包 薄 钢 皮 门 1. 63 
单 层 钢 门 窗 1.00 а 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 钢 门窗 1. 48 
钢 百 叶 门 窗 2. 74 
钢丝 网 大 门 0.81 
广 库房 平 开 、 推 拉 门 1.70 框 ( 扇 ) 外 围 面积 
射线 防护 门 2.96 
间 壁 1. 85 长 x 宽 
平板 屋面 0.74 ЖК х 
瓦 垄 板 屋 面 0. 89 斜 长 x й 
吸 气 置 1.63 水 平 投影 面积 
排水 、 伸 缩 缝 盖 板 0. 78 展开 面积 











表 4-90 ”其 他 金属 面 工程 量 系数 















































项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
АЛЕ Ве 1.18 
轻型 屋 架 1.42 
零星 铁 件 1. 32 
踏步 式 钢 扶梯 1. 05 
墙 架 ( 格 板式 ) 0. 82 

墙 架 ( 空 腹 式 ) 0. 50 Ші, 

ААР Г). Е. 1.71 
操作 台 、 走 台 、 制 动 粱 、 钢 梁 车 挡 0.71 
ЖӨН. ЛЕР, ЖАН, ЕМІР 0. 63 
меж, К, МАҒ, ЖЕ, Ж 1.00 

















410 安装 工程 工程 量 计 算数 据 表 


4.10.1 电气 设备 安装 工程 


1. 软 母 线 安装 预 留 长 度 ( 表 4-91) 
表 4-91 软 母 线 安装 预 留 长 度 (单位 : m/ 根 ) 
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工程 


造价 常用 图 表 手 册 





2. 硬 母 线 配置 安装 巴 





页 留 长 度 ( 表 4-92 ) 





















































表 4-92 硬 母 线 配 置 安装 预 (单位 : 
序号 项 В 预 留 长 度 说 明 
1 带 型 、 档 型 母线 终端 0.3 从 最 后 一 个 支持 点 算 起 
2 带 型 、 模 型 母线 与 分 支线 连接 0.5 分 支线 预 贸 
3 带 型 母线 与 设备 连接 0.5 从 设备 端子 接口 算 起 
4 多 片 重型 母线 与 设备 连接 1.0 从 设备 端子 接口 算 起 
5 模型 母线 与 设备 连接 0.5 从 设备 端子 接口 算 起 


























































































































































































































表 4-93 a 出 线 预 (单位 
序号 项 В 预 留 长 度 说 明 
1 各 种 箱 、 柜 、 盘 、 板 、 盒 高 + 宽 盘面 尺寸 
单独 安装 的 铁 壳 开关 、 自 动 开 关 、 刀 ИТЕР 
启动 器 、 箱 式 电阻 器 、 变 阻 器 
继电器 、 2... ТЕ ee ЕБ 
分 支 接头 0.2 分 支线 预 留 
滑 触 线 安 装 附 加 和 预 留 长 度 ( 表 4-94 ) 
表 4-94 滑 触 线 安装 附加 和 预 留 长 度 (单位 
序号 项 В 预 留 长 度 说 
1 圆 钢 、 铜 母线 与 设备 连接 0.2 从 设备 接线 端子 接 
2 圆 钢 、 铜 滑 触 线 终端 0.5 从 最 后 一 个 固定 点 起 算 
3 角钢 滑 触 线 终端 1.0 从 最 后 一 个 支持 点 起 算 
4 扁 钢 滑 触 线 终端 1.3 从 最 后 一 个 固定 点 起 算 
5 扁 钢 母 线 分 支 0.5 分 支线 预 贸 
6 扁 钢 母线 与 设备 连接 0.5 从 设备 接线 端子 接 
7 轻轨 滑 触 线 终端 0.8 从 最 后 一 个 支持 点 起 算 
8 安全 节能 及 其 他 滑 触 线 终端 0.5 从 最 后 一 个 固定 点 起 算 





5 直 埋 电缆 的 挖 


项 Н 








、 填 土 ( 石 ) 方 量 ( 表 4-95) 
表 4-95 直 埋 电缆 的 挖 、 








填 土 ( 石 ) 方 
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最 低 标准 ) 。 








2. 每 增加 一 根 电 缆 ， 其 
3. 以 上 土方 量 系 按 埋 深 从 自然 地 坪 起 算 ， 如 设计 埋 深 





j 米 沟 长 挖 方 量 /mi 
Е: 1. 两 根 以 内 的 电缆 沟 ， 系 按 上 

















其 宽度 增加 170mm 。 























宽度 400mm 、 














深度 900mm 计算 的 常规 土方 量 (深度 按 规 


过 900mm 时 ， 多 挖 的 土方 量 应 另行 计算 。 


4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 2237. 








6. 电缆 甫 设 的 附加 长 度 ( 表 4-96) 
表 4-96 电缆 敷设 的 附加 长 度 





























































































































































































































序号 项 目 预 留 长 度 说 明 
1 电缆 敷设 长 度 、 波 形 弯 度 、 交 叉 2.5% 按 电缆 全 长 计算 
2 电缆 进入 建筑 物 2. 0m 规范 规定 最 小 值 
3 电缆 进入 沟 内 或 吊 架 时 引 上 (下 ) 预 留 1. Sm 规范 规定 最 小 值 
4 变 电 所 进 线 、 出 线 1.5ш 规范 规定 最 小 值 
5 电力 电缆 终端 头 1. Sm 检修 余 量 最 小 值 
6 电缆 中 间接 头 盒 两 端 各 留 2. 0m 检修 余 量 最 小 值 
7 电缆 进 控制 、 保 护 屏 及 模拟 盘 等 高 + 宽 按 盘 面 尺 寸 
8 高 压 开关 柜 及 低压 配 电 盘 、 箱 2. 0m 盘 下 进出 线 
9 电缆 至 电动 机 0. 5m 从 电动 机 接线 盒 起 算 
10 变压器 3. 0m 从 地 坪 起 算 
11 电缆 绕 过 梁 、 柱 等 增加 长 度 按 实 计算 按 被 绕 物 的 断面 情况 计算 增加 长 度 
12 电梯 电缆 与 电缆 架 固定 点 每 处 0. Sm 规范 最 小 值 
注 : 电缆 附加 及 预 留 的 长 度 是 电缆 敷设 长 度 的 组 成 部 分 ， 应 计 人 电缆 长 度 工程 量 之 内 。 
7. 运输 重量 表 ( 表 4-97) 
表 4-97 运输 重量 
材料 名 称 单位 运输 重量 /kg 备注 
、 ЛТ ш? 2600 包括 钢筋 
混凝土 制品 -- 
离心 浇 制 т? 2860 包括 钢筋 
导线 kg Wx1.15 有 线 盘 
线材 和 өре 
钢 绞 线 kg Wx1.07 无 线 盘 
木 杆 材料 500 包括 木 横 担 
金属 、 绝 缘 子 kg Wx1.07 
螺栓 kg Wx1.01 











宇 ; 1. WW 为 理论 重量 。 
2. 未 列 人 者 均 按 净重 计算 。 
3. 运输 量 计算 公式 如 下 : 





t 




















工程 运输 量 = 施工 图 用 量 x (1 + 损耗 率 ) 
预算 运输 重量 = 工程 运输 量 + 包 装 物 重量 
(不 需要 包装 的 可 不 计算 包装 物 重量 ) 
4. 本 表 用 于 10kV 以 下 架空 配 电 线路 工程 。 
8. 各 类 土质 的 放 坡 系数 ( 表 4-98) 
表 4-98 各 类 土质 的 放 坡 系数 





















































土质 普通 土 、 水 坑 坚 土 松 砂 石 泥水 、 流 沙 、 岩 石 
放 坡 系数 1:0.3 1:0. 25 1:0 2 不 放 城 








注 : 1. 土方 量 计算 公式 





у= 1 x[ab+t(ata) х (6+0) +а хь, ] 


УО) Сао): 
(а); 
а(0) 坑 底 宽 (m) ，a(b) = 底 拉 盘 底 宽 +2 x 每 边 操作 宽度 ; 
а (6) 一 一 坑 宽 (m) ， а, (6) =а(Ь) +2 xhx 边 坡 系数 。 
2. 本 表 用 于 10kV 以 下 架空 配 电线 路 工程 。 
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9. 拉线 长 度 ( 表 4-99 ) 













































































表 4-99 拉线 长 度 (单位 : m/ 根 ) 
项 Н 普通 拉线 V(CY) 形 拉线 马 形 拉线 
8 11. 47 22. 94 9. 33 
9 12.61 25.22 10.10 
10 13.74 27.48 10.92 
杆 高 /m 11 15. 10 30. 20 11. 82 
12 16. 14 32. 28 12. 62 
13 18.69 37.38 13.42 
14 19.68 39.36 15.12 
水 平 拉 线 26. 47 一 一 
10. 导线 预 留 长 度 ( 表 4-100) 
表 4-100 导线 预 留 长 度 (单位 : m/ 根 ) 
项 目 名 称 长 度 
转角 2.5 
Б 分 支 、 终 端 2.0 
Жж. й 0.5 
低压 
交叉 跳 线 转角 1.5 
与 设备 连 线 0.5 
进 户 线 2.5 








11. 电气 调试 系统 各 工序 的 调试 费用 ( 表 4-101 ) 
表 4-101 电气 调试 系统 各 工序 的 调试 费用 















































































































































项 目 
比率 (% ) 发 电机 调 相 机 系统 变压器 系统 送 配 电 设备 系统 电动 机 系统 
工序 
一 次 设备 本 体 试 验 30 30 40 30 
附属 高 压 二 次 设备 试验 20 30 20 30 
一 次 电流 及 二 次 回路 检查 20 20 20 20 
继电器 及 仪表 试验 30 20 20 20 
12. 配 线 进入 箱 、 柜 、 板 的 预 留 线 长 度 (每 一 根 线 )( 表 4-102) 
表 4-102 配 线 进入 箱 、 柜 、 板 的 预 留 线 长 度 ( 每 一 根 线 ) 
序号 项 Н 预 留 长 度 说 明 
1 各 种 开关 、 柜 、 板 жен 盘面 尺寸 
5 单独 安装 (无 箱 、 盘 ) 的 铁 壳 开关 、 闸 刀 开 关 、 СР 
启动 器 、 线 槽 进 线 出 盒 等 
3 地 面 管子 出 口 引 至 动力 接线 箱 1.0т 从 管 口 计算 
4 电源 与 管内 导线 连接 (管内 穿线 与 软 、 硬 母线 接点 ) 1.5т 从 管 口 计算 
И 











5 出 户 线 1.5ш 从 管 口 计算 
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13. 普通 灯具 安 装 定额 适 用 范围 ( 表 4- 103) 
表 4-103 普通 灯具 安装 定额 适用 范围 



























































































































































定额 名 称 灯具 种 类 

圆 球 吸 项 灯 材质 为 玻璃 的 螺 口 、 卡 口 圆 球 独立 吸 顶 灯 

半圆 球 吸 项 灯 材质 为 玻璃 的 独立 半圆 球 吸 项 灯 、 扁 圆 单 吸 顶灯 、 平 圆 形 吸 项 灯 

方形 吸 项 大 材质 为 玻璃 的 独立 矩形 黑 吸 顶灯、 方形 单 吸 顶灯 、 大 口 方 黯 项 灯 
авт Н 26 у а МОВЕ, Ц О, ИЛАЖЫН, ЖЖ, ШЕ, ЈАКЕ, ЗР А 

成 的 各 式 软 线 吊灯 

吊 链 灯 利用 吊 链 作 辅 助 悬 吊 材料 、 独 立 的 ， 材 质 为 玻璃 、 塑 料 罩 的 各 式 吊 链 灯 
防水 吊灯 一 般 防 水 吊灯 

一 般 弯 脖 灯 圆 球 弯 脖 灯 、 风 雨 壁灯 

一 般 墙 壁灯 各 种 材质 的 一 般 壁 灯 、 镜 前 灯 

软 线 吊 灯头 一 般 吊 灯头 

声 光 控 座 灯头 一 般 声 控 、 光 控 座 灯头 
座 灯 头 一 般 塑胶 、 瓷 质 座 灯 头 











装饰 灯具 安 装 定额 适 用 范围 ( 表 4- 104) 
表 4-104 装饰 灯具 安装 定额 适用 范围 


定额 名 称 灯具 种 类 (形式 ) 























不 同 材质 、 不 同 灯 体 垂 吊 长 度 、 不 同 灯 体 直径 的 蜡烛 灯 、 挂 片 灯 、 串 珠 ( 穗 ) 、 串 棒 灯 、 
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闻 灯 体 几 何 形状 的 串珠 ( 穗 ) 、 串 棒 灯 、 挂 片 、 挂 硫 、 
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БЕТТЕН 不 同安 装 形式 、 不 同 灯 管 数量 的 组 合 荧光 灯光 带 ， 不 同 几何 组 合 形式 的 内 藏 组 合式 灯 ， 
不 同 几何 尺寸 、 不 同 灯具 形式 的 发 光 棚 ， 不 同形 式 的 立体 广告 灯箱 、 荧 光 灯 光 沿 
元 何 形状 组 全 艺术 灯具 “| ， 不 同 固定 形式 、 不 同 灯具 形式 的 繁星 打 、 钻 石 星 灯 、 礼 花灯 、 玻 销 晶 钢 架 组 合 灯 、 四 
片 灯 、 反 射 挂 灯 、 简 形 钢 架 灯 、U 形 组 合 灯 、 弧 形 管 组 合 灯 
标志 、 诱 导 装饰 灯具 不 同安 装 形式 的 标志 灯 、 诱 导 灯 
水 下 艺术 装饰 灯具 简易 形 彩 灯 、 密 封 形 彩 灯 、 喷 水 池 灯 、 幻 光 转 彩 灯 
点 光源 艺术 装饰 灯具 不 同安 装 形式 、 不 同 灯 体 直径 的 简 灯 、 牛 眼 灯 、 射 灯 、 轨 道 射 灯 
草坪 灯具 各 种 立柱 式 、 墙 壁 式 的 草坪 灯 
各 种 安装 形式 的 变色 转盘 灯 、 雷 达 射 打 、 幻 影 转 彩 灯 、 维 纳 斯 旋转 彩 灯 、 卫 星 旋转 效 




















果 灯 、 исан, 频 闪 灯 、 太 阳 灯 、 雨 灯 、 歌 星 灯 、 边 界 灯 、 
射 灯 、 泡 泡 发 生 器 、 迷 你 满 天 星 彩 灯 、 迷 你 单 立 ( 盘 彩 灯 ) 、 多 头 宇宙 灯 、 镜 面 球 灯 、 蛇 
光 管 

15. 荧光 灯具 安装 定额 适用 范围 ( 表 4-105 ) 

表 4-105 ”荧光 灯具 安装 定额 适用 范围 

















歌舞 厅 灯 具 















































定额 名 称 灯具 种 类 
组 装 型 荧光 灯 单 管 、 双 管 、 三 管 吊 链 式 、 吸 项 式 、 现 场 组 装 独立 荧光 灯 
成 套 型 荧光 灯 单 管 、 双 管 、 三 管 、 吊 链 式 、 吊 管 式 、 吸 顶 式 、 成 套 独立 荧光 灯 
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16. 工厂 灯 及 防水 防 尘 灯 安 装 定额 适用 范围 ( 表 4-106) 
表 4-106 工厂 灯 及 防水 防 尘 灯 安 装 定额 适用 范围 
定额 名 称 灯具 种 类 
ССС, -А), 7748(66;-А), ЙИЯ(С6,-А), ЖНФ(66,-А), МІ (СС6,-А), х9 
(СС-А) 











直 杆 工厂 吊灯 














配 照 (CCI-B) 、 深 照 (GC3-B) 、 斜 照 (GC5-C) 、 圆 球 (GC7-B) 、 双 单 (GCio-A) 、 广 照 
(6С,,-В) 


吊 链 式 工厂 灯 











吸 顶 式 工厂 灯 配 照 (GC1-C)、 广 照 (GC3-C)、 深 照 (GC;-C)、 斜 照 (GCj-C)、 双 日 (GC1o-C) 
配 照 (GC-D/E) 、 广 照 (GC;-D/E) 、 深 照 (GC;-D/E) 、 斜 照 (GC;-D/E) ХХ (СС,,- 


弯 杆 式 工厂 灯 
с), НИН (СС,,-Е/Н) 











悬挂 式 工厂 灯 配 照 (GC -2) 、 深 照 (GC2 -2 ) 

















ПЕ (СС-А, В, С), ЛИТ (СС-А, В, С). ЖА (СС-А, В, С, р, Е, 





防水 防 尘 灯 
ғ.с) 








17. 工厂 其 他 灯具 安装 定额 适用 范围 ( 表 4-107) 
表 4-107 工厂 其 他 灯具 安装 定额 适用 范围 

























































































定额 名 称 灯具 种 类 
防潮 灯 扇形 防潮 灯 (GC-31) 、 防 潮 灯 (GC-33 ) 
腰 形 舱 顶 大 要 形 舱 顶灯 CCD-l 
碘 钨 灯 DW 型 、220V、300 ~ 1000% 
管 形 握 气 类 自然 冷却 式 200V/380V ”20kW 内 
投 光 灯 TG 型 室外 投 光 灯 
高 压 水 银 灯 镇 流 器 外 附 式 镇 流 器 具 125 ~450W 
安全 灯 (AOB-1、2、3) 、(AOC-1、2 ) 型 安全 灯 
防爆 灯 СВ С-200 型 防爆 灯 
高 压 水 银 防爆 灯 СВ С-125/250 型 高 压 水 银 防爆 灯 
防爆 荧光 灯 св С-1/2 单 / 双 管 防爆 型 荧光灯 











18. 医院 灯具 安装 定额 适用 范围 ( 表 4-108 ) 
表 4-108 医院 灯具 安装 定额 适用 范围 


定额 名 称 灯具 种 类 














病房 指示 灯 病房 指示 灯 
病房 瞳 脚 灯 病房 暗 脚 灯 
无 影 灯 3 ~12 孔 管 式 无 影 灯 








19. 路 灯 安 装 定额 范围 ( 表 4-109 ) 
表 4-109 路 灯 安 装 定额 范围 








定额 名 称 灯具 种 类 
大 马路 弯 灯 辟 长 1200mm 以 下 、 臂 长 1200mm 以 上 





庭院 路 灯 ЕЖХЫК, ЕКТ 
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20. 主要 材料 损耗 率 表 ( 表 4-110 ) 


表 4-110 主要 材料 损耗 率 





































































































































































































序号 材料 名 称 损耗 率 (% ) 
1 裸 软 导线 (包括 铜 、 铝 、 钢 线 、 钢 芯 铝 线 ) 1.3 
2 绝缘 导线 (包括 橡皮 铜 、 塑 料 铅 皮 、 软 花 ) 1.8 
3 电力 电缆 1.0 
4 控制 电缆 1.5 
5 硬 母 线 (包括 钢 、 铝 、 铜 、 带 形 、 管 形 ВЈ. 、 槽 形 ) 2.3 
6 拉线 材料 (包括 钢 绞 线 、 镀 锌 铁 线 ) 1.5 
7 管材 、 管 件 ( 包 括 无 缝 、 焊 接 钢管 及 电线 管 ) 3.0 
8 板材 (包括 钢板 、 镀 锌 薄 钢 板 ) 5.0 
9 型 钢 5.0 
10 管 体 (包括 管 籍 、 护 口 、 锁 紧 螺 母 、 管 卡子 等 ) 3.0 
11 金具 (包括 耐 张 、 悬 垂 、 并 沟 、 吊 接 等 线 夹 及 连 板 ) 1.0 
12 紧 固 件 (包括 螺栓 、 螺 母 、 垫 问 、 弹 簧 垫圈 ) 2.0 
13 木 螺 栓 、 圆 钉 4.0 
14 绝缘 子 类 2.0 
15 照明 灯具 及 辅助 器 具 ( 成 套 灯 具 、 镇 流 器 、 电 容器 ) 1.0 
16 获 光 灯 、 高 压 水 银 、 氨 气 灯 等 1.5 
17 白炽 灯泡 3.0 
18 玻璃 灯 单 5.0 
19 胶木 开关 、 灯 头 、 插 销 等 3. 0 
20 低压 电瓷 制品 (包括 鼓 绝 缘 子 、 盗 夹板 、 瓷 管 ) 3.0 
21 低压 保险 器 、 瓷 闸 盒 、 胶 盖 闸 1.0 
22 塑料 制品 (包括 塑料 模板 、 塑 料 板 、 塑 料 管 ) 5.0 
23 木 槽 板 、 木 护 圈 、 方 、 圆 木 台 5.0 
24 木 杆 材料 (包括 木 杆 、 横 担 、 横 木 、 桩 木 等 ) 1.0 
25 混凝土 制品 (包括 电 杆 、 底 盘 、 卡 盘 等 ) 0.5 
26 石棉 水 泥 板 及 制品 8.0 
27 油 类 1.8 
28 Га 4.0 
29 үр 8.0 
30 石 8.0 
31 水 泥 4.0 
32 铁 壳 开关 1.0 
33 27 3.0 
34 木材 5.0 
35 橡皮 垫 3.0 
36 硫酸 4.0 
37 蒸馏 水 10. 0 
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. 拉线 














色 缘 导线 、 电 缆 、 硬 母线 和 用 于 母 









































线 的 裸 软 导 线 ， 其 损耗 率 中 不 包括 为 连接 电气 设备 、 器 具 而 预 留 的 长 度 ， 
不 包括 因 各 种 弯曲 (包括 弧度 ) 而 增加 的 长 度 。 这 些 长 度 均 应 计算 在 工程 量 的 基本 长 度 中 。 























于 10kV 








义 下 架空 线路 中 的 裸 软 导 线 的 损耗 率 中 已 包括 因 弧 重 及 








杆 位 高 低 差 T 









































的 镀 锌 铁 线 损耗 率 中 不 包括 为 制作 上 、 中 、 
根 拉线 的 展开 长 度 为 准 。 























下 把 所 需 的 预 留 














长 度 。 计 算 





i 增加 的 长 度 。 
线 量 的 基本 长 度 时 ， 应 以 全 
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4.10.2 给 水 排水 采暖、 燃气 工程 
主要 材料 损耗 率 见 表 4-111。 





表 4-111 主要 材料 损耗 率 




























































































































































































序号 名 称 员 耗 率 (% ) 序号 名 称 损耗 率 (% ) 
1 外 钢管 ( 丝 接 、 焊 接 ) 1.5 34 高 低 水 箱 配件 1.0 
2 室内 钢管 ( 丝 接 ) 2.0 35 冲洗 管 配件 1.0 
3 室内 钢管 (焊接 ) 2.0 36 钢管 接头 零件 1.0 
4 内 煤气 用 钢管 ( 丝 接 ) 2.0 37 型 钢 5.0 
5 室外 排水 铸铁 管 3.0 38 单 管 卡 子 5.0 
6 室内 排水 铸铁 管 7.0 39 РА 3.0 
了 室内 塑料 管 2.0 40 木 螺 钉 4.0 
8 铸铁 散热 器 1.0 41 锯条 5.0 
9 光 排 管 散热 器 制作 用 钢管 3.0 42 氧气 17.0 
10 散热 器 对 丝 及 托 钧 5.0 43 23%, 17.0 
п 散热 器 补 世 4.0 44 铅 油 2.5 
12 散热 器 丝 堵 4.0 45 清油 2.0 
13 散热 器 胶 垫 10.0 46 机 油 3.0 
14 жне 1.0 47 沥青 油 2.0 
15 619 4. 1.0 48 橡胶 石棉 板 15.0 
16 яға 1.0 49 橡胶 板 15. 0 
17 洗涤 贫 1.0 50 石棉 绳 4.0 
18 立 式 洗脸 盆 铜 活 1.0 51 石棉 10:9 
19 理发 用 洗脸 贫 铜 活 1.0 52 青 铅 8.0 
20 5 а 1.0 53 铜 丝 1.0 
21 浴盆 排水 配件 1.0 54 锁 紧 螺母 6.0 
22 浴盆 水 嘴 1.0 55 Еш 6.0 
23 普通 水 嘴 1.0 56 Жж 5.0 
24 丝 扣 阀门 1.0 57 木柴 5.0 
25 化 验 贫 1.0 58 红 砖 4.0 
26 大 便器 1.0 59 水 泥 10.0 
27 瓷 高 低 水箱 1.0 60 砂子 10.0 
28 Жең 0.5 61 Же нері 10.0 
29 小 便器 1.0 62 Ж 5.0 
30 小 便 槽 冲洗 管 2.0 63 线 麻 5.0 
31 喷 水 鸭 嘴 1.0 64 漂白 粉 5.0 
32 立 式 小 便器 配件 1.0 65 油 灰 4.0 
33 水 箱 进 水 嘴 1.0 
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低压 流体 输送 用 焊接 钢管 的 公 A i ое 
# 4-12 钢管 的 公称 口径 与 钢管 的 外 径 、 壁 厚 对 照 (单位 : тш) 
壁 厚 
公称 外 径 外 径 
普通 钢管 加 厚 钢管 
6 10.2 2.0 2.5 
8 13.5 2.5 2.8 
10 17.2 2.5 2.8 
15 21.3 2.8 3.5 
20 26.9 2.8 3.5 
25 33.7 3.2 4.0 
32 42.4 3.5 4.0 
40 48.3 3.5 4.5 
50 60. 3 3.8 4.5 
65 76.1 4.0 4.5 
80 88.9 4.0 5.0 
100 114.3 4.0 5.0 
125 139.7 4.0 5.0 
150 168. 3 4.5 6.0 
注 : 表 中 的 公称 口径 系 近 似 内 径 的 名 义 尺 寸 ， 不 表示 外 径 减 去 两 个 壁 厚 所 得 的 内 径 。 
4.10.3 通风 空调 工程 
1. 主要 材料 损耗 率 表 
1) 风 管 、 部 件 板 材 损 耗 率 见 表 4-113 。 
%ж4-13 风 管 、 部 件 板材 损耗 率 
序号 项 目 损耗 率 (% ) 备注 
钢板 部 分 
1 咬 口 通风 管道 13. 80 综合 厚度 
2 焊接 通风 管道 8.00 综合 厚度 
3 АЈ) 14. 00 综合 厚度 
4 方 、 和 矩形 阀门 8. 00 综合 厚度 
5 风 管 插 板 式 风 13. 00 综合 厚度 
6 网 式 风 13. 00 综合 厚度 
7 单 、 双 、 三 层 百 叶 风 13. 00 综合 厚度 
8 连 动 百 叶 风 13. 00 综合 厚度 
9 钢 百 叶 窗 13. 00 综合 厚度 
10 活动 算 板式 风 13. 00 综合 厚度 
п 和 矩形 风 13.00 综合 厚度 
12 单 面 送 吸 风 20. 00 6 =0.7 ~0.9mm 
13 双 面 送 吸 凡 16. 00 56=0.7 ~0.9mm 
14 ІН 29 006 ЈХ 8.00 6=1.0~1.5mm 
15 带 调 节 板 活动 百叶 送 风 13.00 综合 厚度 
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序号 项 目 损耗 率 (% ) 备注 

16 和 矩形 空气 分 布 器 14. 00 综合 厚度 
17 ЖЕНА 12. 00 综合 厚度 
18 环形 、 方 形 直 片 散 流 器 45. 00 综合 厚度 
19 流线型 散 流 器 45. 00 综合 厚度 
20 135 型 单 层 双 层 百叶 多 13. 00 综合 厚度 
21 135 型 带 导 流 片 百叶 内 13. 00 综合 厚度 
22 圆 企 形 风帆 28. 00 综合 厚度 
23 锥 形 风 帽 26. 00 综合 厚度 
24 ЗЕ 风帆 14.00 综合 厚度 
25 简 形 风帆 滴水 盆 35. 00 综合 厚度 
26 风 帽 泛 水 42. 00 综合 厚度 
27 ДЕ 4.00 综合 厚度 
28 ЛЕНЕ 8 18. 00 综合 厚度 
29 上 吸 式 侧 吸音 21. 00 综合 厚度 
30 下 吸 式 侧 吸 党 22. 00 综合 厚度 
31 上 、 下 吸 式 圆 形 回 转 单 22. 00 综合 厚度 
32 手 锻 炉 排 气 单 10. 00 综合 厚度 
33 升降 式 回转 排 气 娃 18. 00 综合 厚度 
34 整体 、 分 组 、 吹 吸 侧 边 侧 吸 墨 10.15 综合 厚度 
35 各 型 风 暑 调节 阀 10. 15 综合 厚度 
36 皮带 防护 单 18. 00 6=1.5mm 
37 皮带 防护 单 9.35 6 =4. 0mm 
38 电动 机 防 两 淖 33. 00 6=1~1.5mm 
39 电动 机 防 雨 时 10. 60 6=4mm 以 上 
40 中 、 小 型 零件 焊接 工作 台 排 气 单 21. 00 综合 厚度 
41 泥 心 烘 炉 排 气 单 12. 50 综合 厚度 
42 各 式 消 声 器 13. 00 综合 厚度 
43 空调 设备 13. 00 6=lmm 以 下 
44 空调 设备 8.00 6=1.5 ~3mm 
45 设备 支架 4. 00 综合 厚度 

塑料 部 分 

46 塑料 圆 形 风 管 16. 00 综合 厚度 
47 塑料 矩形 风 管 16. 00 综合 厚度 
48 БІЛІМ (ЭМЕЖЖ) 16.00 综合 厚度 
49 АЛ НЕЙ (15%) 31.00 综合 厚度 
50 矩形 蝶阀 16. 00 综合 厚度 
51 14419 16. 00 综合 厚度 
52 槽 边 侧 吸音 、 风 单调 节 阀 22. 00 综合 厚度 
53 整体 槽 边 侧 吸 音 22. 00 综合 厚度 
54 ЖЕБЕЛІ Же (8-7) 22.00 综合 厚度 
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(8 

序号 项 目 损耗 率 (% ) 备注 

55 塑料 风帆 (各 种 类 型 ) 22.00 综合 厚度 

56 插 板式 侧面 风 16. 00 综合 厚度 

57 空气 分 布 器 类 20. 00 综合 厚度 

58 直 片 式 散 流 器 22. 00 综合 厚度 

59 柔性 接口 及 伸缩 节 16. 00 综合 厚度 

净化 部 分 
60 净化 风 管 14. 90 综合 厚度 
61 净化 铝板 风口 类 38. 00 综合 厚度 
不 锈 钢板 部 分 

62 不 锈 钢板 通风 管道 8.00 = 

63 不 锈 钢板 圆 形 法 兰 150. 00 6=4~10mm 

64 不 锈 钢板 风口 类 8.00 6-І -Зшп 

铝板 部 分 

65 铝板 通风 管道 8.00 - 

66 铝板 圆 形 法 兰 150. 00 6=4~12mm 

67 铝板 风帆 14. 00 6-3 ~6mm 

2) 型 钢 及 其 他 材料 损耗 率 见 表 4-114。 
表 4-114 型 钢 及 其 他 材料 损耗 率 

序号 项 目 损耗 率 ( % ) 序号 项 Н 损耗 率 (% ) 
1 型 钢 4.0 21 泡沫 塑料 5.0 
2 安装 用 螺栓 ( M12 以 下 ) 4.0 22 方 木 5.0 
3 安装 用 螺栓 (M12 以 上 ) 2.0 23 玻璃 丝 布 15. 0 
4 螺母 6.0 24 矿 棉 、 卡 普 隆 纤维 5.0 
5 (фо 以 下 ) 6.0 25 Т. ЕЕГ. ЯН 10.0 
6 自 攻 螺钉 、 木 螺钉 4.0 26 胶 液 5.0 
7 ЕТ 10.0 27 ІНІН 10.0 
8 销 6.0 28 铁丝 1.0 
9 橡胶 板 15.0 29 混凝土 5.0 
10 石棉 橡胶 板 15.0 30 塑料 焊条 6.0 
11 石棉 板 15.0 31 塑料 焊条 ( 编 网 板 用 ) 25.0 
12 电焊 条 5.0 32 不 锈 钢 型 材 4.0 
13 气 焊条 2.5 33 不 锈 钢 带 母 螺栓 4.0 
14 氧气 18.0 34 不 锈 钢 饮 名 10.0 
15 2” 18.0 35 不 锈 钢 电焊 条 、 焊 丝 5.0 
16 管材 4.0 36 铝 焊 粉 20.0 
17 镀 锌 钢丝 网 20.0 37 铝 型 材 4.0 
18 帆布 15.0 38 铝 带 母 螺 栓 4.0 
19 玻璃 板 20.0 39 ІНЕ 10.0 
20 ж. жн 5.0 40 ж. 8% 3.0 
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2. 国标 通风 部 件 标准 重量 表 ( 表 4-115 ) 




















表 4-115 国标 通风 部 件 标准 重量 表 








































































































































































































名 称 | 带 调节 板 活动 百叶 风 单 层 百叶 风 双 层 百叶 风 三 层 百 叶 风 
图 号 Т202--1 Т202--2 Т202--2 Т202--3 
尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 300 х150 1.45 200 x 150 0. 88 200 х150 1.73 250 х180 3.66 
2 350 х175 1.79 300 х150 1.19 300 х150 2:52 290 х 180 4. 22 
3 450 х225 2.47 300 х185 1.40 300 х185 2.85 330 х210 5.14 
4 500 х250 2.94 330 х240 1.70 330 х240 3.48 370 х210 5.84 
5 600 х300 3.60 400 х240 1.94 400 х240 4.46 410 х250 6.41 
6 一 二 470 х285 2.48 470 х285 5.66 450 х280 8.01 
7 -- ж 530 х330 3.05 530 х330 7.22 490 х320 9. 04 
8 жесі == 550 х 375 3.59 550 х 375 8.01 570 х 320 10.10 
名 称 连 动 百 叶 风 ЖӘЕ 矩形 空气 分 布 器 
图 号 Т202--4 Т203 T206 一 1 
尺寸 (4 xB) 尺寸 (Cx 有 H) 尺寸 (4 xB) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm 
1 200 x 150 1. 49 60 х52 2:22 300 х150 4.95 
2 250 х195 1.88 80 x69 2.84 400 х200 6.61 
3 300 х195 2. 06 100 х87 3.36 500 х250 10. 32 
4 300 х240 2:35 120 х104 4.46 600 х300 12.42 
5 350 х240 2:55 140 х121 5.40 700 х350 17.71 
6 350 х285 2.83 160 х 139 6. 29 一 -- 
7: 400 х 330 3. 52 180 х 156 7.36 кесі === 
8 500 х 330 4. 07 200 х 173 8.65 еі = 
9 500 х 375 4. 50 = -- 一 一 
名 称 风 管 插 板 式 送 吸 风 旋转 吹风 地 上 旋转 吹风 
图 号 ЖӘЕ, T208 一 1 圆 形 T208 一 2 T209 一 1 T209 一 2 
尺 才 (BxC) 尺寸 (BxC) 尺寸 (D =4) 尺寸 (D =4) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 200 x 120 0. 88 160 x 80 0.62 250 10. 09 250 13.20 
2 240 х 160 1. 20 180 х 90 0. 68 280 11.76 280 15. 49 
3 320 х240 1.95 200 х100 0. 79 320 14. 67 320 18.92 
4 400 х320 2.96 220х110 0.90 360 17.86 360 22.82 
5 -- -- 240 x 120 1.01 400 20. 68 400 26. 25 
6 = == 280 х 140 1. 27 450 25.21 450 31.77 
7 = Е 320 х160 1.50 二 тегі -- 
8 сек! 360 х180 1.79 一 5 一 -- 
9 = = 400 х 200 2.10 一 = 一 -- 
10 = = 440 х 220 2.39 == = =: == 
11 一 = 500 x250 2.94 -- a 一 
12 ені еі 560 х280 3.53 一 






























































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 · 247 · 
(28) 
名 称 圆 形 直 片 散 流 器 方形 直 片 散 流 器 流线型 散 流 器 
图 号 СТ211—1 СТ211—2 Т211--4 
尺寸 (由 ) 尺寸 (4 x4) 尺寸 (d) 
序号 Ы kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm 
1 120 3.01 120 x 120 2.34 160 3.97 
2 140 3.29 160 х 160 2.73 200 5.45 
3 180 4.39 200 х200 3.91 250 7.94 
4 220 5. 02 250 х 250 5:29 320 10. 28 
5 250 5.54 320 х320 7.43 жән -- 
6 280 7.42 400 х400 8.89 = 一 
7 320 8.22 500 х500 12.23 =: 一 
8 360 9. 04 = == 
9 400 10. 88 с = -- 
10 450 11.98 == = == 
11 500 13. 07 == а: = же 
名 称 单 面 送 吸 风 双 面 送 吸 风 
图 号 工 型 T212 一 1 开 型 T212 一 ! Ія T212 一 2 П Т212-2 
尺 才 (4x4) 尺寸 (D) 尺寸 (4 x4) 尺寸 (D) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 100 x 100 = 100 1.37 100 х100 一 100 1. 54 
2 120 x 120 2.01 120 1.85 120 х120 2.07 120 1.97 
3 140 х140 140 2.23 140 х140 егі 140 2.32 
4 160 х 160 2.93 160 2.68 160 х 160 2:75 160 2.76 
5 180 х180 = 180 3.14 180 х 180 = 180 3.20 
6 200 х200 4.01 200 3.73 200 х200 3.63 200 3.65 
7 220 х220 кегі 220 5.51 220 х220 -- 220 5.17 
8 250 х250 75:12. 250 6. 68 250 х250 5.83 250 6.18 
9 280 х280 == 280 8. 08 280 х 280 一 280 7. 42 
10 320 x320 10. 84 320 10. 27 320 x320 8. 20 320 9. 06 
11 360 x360 == 360 12. 52 360 х 360 а: 360 10. 74 
12 400 х400 15.68 400 14. 93 400 х400 11.19 400 12.81 
13 450 х 450 = 450 18.20 450 х450 = 450 15. 26 
14 500 х 500 23. 08 500 22.01 500 х500 15.50 500 18. 36 
名 称 活动 算 板式 风 网 式 风 Јл ЕЗ |5 
图 号 Т261 三 面 1262 ЖЖ, Т262 ТІ01--1 
尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 235 x200 1.06 250 x 200 5:27. 200 х150 0.56 650 х250 13. 00 
2 325 х200 1.39 300 х200 5.95 250 х200 0.73 1200 х250 19. 68 
3 415 х200 1.73 400 х200 7.95 350 х250 0.99 1100 х300 19.71 
4 415 х250 1.97 500 х250 10.97 450 х300 1.27 1800 х300 25.87 































































































































































































. 248. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
名 称 活动 算 板式 风 网 ж 风 ЖЗА ЕНІН 
图 号 T261 三 面 Т262 ЖЕЛ, 7262 T101 一 1 
尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
5 505 x250 2.36 600 x250 13. 03 550 х350 1.81 1200 х400 23.16 
6 595 х250 2.71 620 х300 14. 19 600 х400 2. 05 1600 х400 28.19 
7 535 х300 2.80 Е - 700 х450 2.44 1800 х400 33.78 
8 655 х300 3.35 == —, 800 х 500 2.83 re Тесті 
9 775 х300 3.70 == — == Е == Е 
10 655 х400 4. 08 5 一 -- зегі -- 
11 775 х400 4,75 =: = =, == 二 = 
12 895 х400 5.42 == == == == Без = 
名 称 空气 加 热 右 旁 通 阀 
图 号 ТІ01--2 
尺寸 (SRZ) 尺寸 (SRZ) 尺寸 (SRZ) 尺寸 (SRZ) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 1 型 11.32 1 型 18.14 1 型 18.14 1 型 25. 09 
р р р р 
2 2 型 13. 98 2 型 22. 45 2 型 22.45 2 型 31.70 
5х52 10 х62 10 х72 15 х102 
3 3 型 14.72 3 Ж! 22:73. 3 ж! 22.91 3 型 30.74 
Х Х Х Х 
4 4 型 18. 20 4 型 27.99 4 型 27. 99 4 型 37.81 
5 1 型 18.14 1 型 25. 09 1 型 25. 09 1 型 28.65 
р р р р 
6 2 Ж! 22.45 2 Ж! 31.70 2 型 31.70 2 型 35.97 
10 х52 15 х62 15 х72 17 х102 
7 3 型 22.73 3 型 30. 74 3 型 30. 74 3 型 35.10 
Х Х Х Х 
8 4 型 27.99 4 型 37. 81 4 型 37. 81 4 型 42. 86 
9 1 型 12. 42 ] 型 13.95 1 型 28.65 1 型 21. 64 
р р р р 
10 2 型 15. 62 2 型 17. 48 2 型 35.97 2 型 26.73 
6 х62 7 х72 17 х72 12 х62 
11 3 型 16.21 3 型 19. 95 3 型 35.10 3 型 26.61 
xX Х Хх Х 
12 4 型 20. 08 4 型 22. 07 4 型 42. 96 4 型 32.61 
名 称 АЛЕ ЖЫН ӘЛІН 圆 形 蝶阀 (拉链 式 ) 
图 号 T301 一 5 非 保温 T302 一 1 保温 T302 一 2 
尺寸 ($41) 尺寸 ($41) 尺寸 (D) 尺寸 (D) 
序号 | kg/ 个 | kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 400 15. 06 900 54. 80 200 3.63 200 3.85 
2 420 16. 02 910 53. 25 220 3.93 220 4.17 
3 450 17.59 1000 63. 93 250 4,40 250 4.67 
4 455 17.37 1004 65. 48 280 4.90 280 9:22, 
5 500 20. 23 1170 72. 57 320 5.78 320 5.92 
6 520 20.31 1200 82.68 360 6.53 360 6. 68 
7 550 22.23 1250 86.50 400 7.34 400 7.55 
8 585 22.94 1300 89.16 450 8.37 450 8.51 
9 600 29.67 He 500 13:22 500 11.32 






























































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 249. 
(8 
名 称 ТЈ ЕК ЛІМ 圆 形 蝶阀 (拉链 式 ) 
图 号 Т301-5 非 保 温 T302 一 1 保温 T302 一 2 
尺寸 ($41) 尺寸 ($41) 尺寸 (D) 尺寸 (D) 
序号 | kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
10 620 28. 35 == 560 16. 07 560 13. 78 
11 650 30. 21 = == 630 18. 55 630 15. 65 
12 715 35.37 5 一 700 22.54 700 19. 32 
13 750 38.29 еы 一 800 26. 62 800 22.49 
14 780 41.55 = е 900 32.91 900 28.12 
15 800 42.38 ме 1000 37. 66 1000 31. 77 
16 840 44. 21 = 一 1120 45. 21 1120 38. 42 
名 称 方形 蝶阀 (拉链 式 ) 矩形 蝶阀 (拉链 式 ) 
图 号 | 非 保温 T302 一 3 保温 T302 一 4 非 保 温 T302 一 5 保温 Т302-6 
尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 
序号 (4x4) kg/ 个 (AxA) kg/ 个 | (АхВ) jkg/ 个 | (АхВ) jkg/ 个 | (АхВ) || (АхВ) |kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm /mm /mm 
1 120 x120 | 3.04 120 x120 |3.20 | 200 x250 | 5.17 | 320 x630 |17.44| 200 х250 | 5.33 | 320 х630 |15. 55 
2 160 x160 |3.78 160 х160 |3.97 | 200 х320 | 5.85 | 320 х800 |22.43| 200 х320 | 6.03 | 320 х800 |20. 07 
3 200 x200 | 4. 54) 200х200 |4.78 | 200 х400 | 6. 68 | 400 х500 |15.74| 200 х400 | 6.87 | 400 х500 |13.95 
4 250 х250 |5.68| 250 х250 |5.86 | 200 х500 | 9.74 | 400 х630 |19.27| 200 х500 | 9.96 | 400 х630 |17.09 
5 320 х320 |7. 25 320 х320 | 7.44 | 250 х 320 | 6.45 | 400 х800 124. 58| 250 х 320 | 6.64 | 400 х800 [21.91 
6 400 х400 |10.07| 400 х400 |10.28 |250 х400 | 7.31 | 500 х630 |21.58| 250 х400 |7.51 | 500 х630 |18.97 
7 500 х500 |19. 14) 500 х500 |16.70| 250 х500 |10.58 | 500 х800 |27. 40 | 250 х500 (10.81 | 500 х800 |24.20 
8 630 х630 |27. 08) 630 х630 |23.63| 250 х630 |13. 29 | 630 х800 |30. 87 | 250 х630 |13. 53 | 630 х800 |27. 14 
9 800 х800 |37.75| 800 х800 |32.67| 320 х400 |12.46 一 一 |320 х400 |11.19 
10 | 1000 x1000 |49.55 | 1000 х1000 |42.42| 320 х500 |14.18 = 一 | 320 х 500 |12. 64 = 二 
名 称 钢 制 蝶 阀 ( 手柄 式 ) 
图 号 圆 形 T302 一 7 方形 T302 一 8 ЖЖ, T302 一 9 
尺寸 (D) 尺寸 (D) 尺寸 (4 ха) 尺寸 (4 х В) 尺寸 (4 х В) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm /mm 
1 100 1.95 360 7.94 120 x 120 2. 87 200 x250 4.98 320 х630 17.11 
2 120 2.24 400 8.86 160 х160 3.61 200 х320 5.66 320 х800 22.10 
3 140 2.52 450 10. 65 200 х200 4,37 200 х400 6.49 400 х500 15.41 
4 160 2.81 500 13. 08 250 х250 5.51 200 х500 9.55 400 х630 18. 94 
5 180 3,12 560 14. 80 320 х320 7. 08 250 х320 6.26 400 х800 24.25 
6 200 3.43 630 18.51 400 х400 9.90 250 х400 7,12 500 х630 21.23 
7 220 3.72 Без 一 500 х500 17.70 250 х500 10. 39 500 х800 27. 07 
8 250 4. 22 == ж? 630 х630 25.31 250 х630 13.10 630 х800 30. 54 
9 280 6.22 кез 320 х400 12.13 == =, 
10 320 7.06 == 320 х 500 13. 85 == = 
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( 续 ) 
名 称 圆 形 风 管 止 回 阀 方形 风 管 止 回 阀 密闭 式 斜 插 板 阀 
图 号 | 垂直 式 T303 一 1 | 水 平 式 T303 一 1 垂直 式 T303 一 2 水 平 式 T303 一 2 T309 
| 尺寸 CO) | 尺 寺 CD) | (қа) сажа) (кә) р 
Б kg/ 人 1 kg/ 1 г/4 8/4 ке/4 kg/ 1 
/mm /mm /mm /mm /mm /mm 
1 220 5.53 220 5.69 200 x 200 6.74 200 х200 6.73 80 2. 620 210 9.276 
2 250 6.22 250 6.41 250 x250 8.34 250 x250 8.37 90 3.019 220 10. 396 
3 280 6.95 280 7.17 320 x320 |10. 58| 320 x320 110. 70 100 3.427 240 11.756 
4 320 7.93 320 8.26 400 x400 |13.24| 400 x400 |13.43 110 3. 836 250 12. 466 
5 360 8.98 360 9.33 500 x500 1|19.43| 500 x500 119. 81 120 4.225 260 13. 046 
6 400 9.97 400 10.36| 630 х630 |26.60| 630 х630 |27. 72 130 4.755 280 14. 376 
7 450 11.25 450 11.73| 800х800 |36. 13) 800 х800 |37. 33 140 5.203 300 16. 186 
8 500 13. 69 500 14. 19 150 5. 752 320 17. 776 
9 560 15. 42 560 16. 14 160 6. 201 340 19.616 
10 630 17. 42 630 18.26 170 6. 760 一 一 
11 700 20. 81 700 21. 85 180 7.219 一 一 
12 800 24. 12 800 25.68 190 7.810 = = 
13 900 29. 53 900 31.13 200 9. 056 сы -- 
名 称 手动 密闭 式 对 开 多 叶 闪 
图 号 T308 一 1 
尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 160 x 320 8. 90 400 x 400 13.10 1000 х 500 25.90 1250 х 800 52.10 
2 200 х320 9.30 500 х400 14.20 1250 х500 31.60 1600 х 800 65.40 
3 250 х320 9.80 630 х400 16.50 1600 х 500 50. 80 2000 х 800 75.50 
4 320 х320 10. 50 800 х400 19.10 250 х630 16.10 1000 х 1000 51.10 
5 400 x 320 11.70 1000 х400 22.40 630 х630 22.80 1250 x 1000 61.40 
6 500 х320 12.70 1250 х400 27.40 800 х630 33.10 1600 х 1000 76. 80 
7: 630 х320 14.70 200 х500 12.80 1000 х 630 37.90 2000 х 1000 88.10 
8 800 х320 17.30 250 х500 13.40 1250 х 630 45.50 1600 x 1250 90. 40 
9 1000 х 320 20. 20 500 х 500 16. 70 1600 х 630 57.70 2000 х 1250 103. 20 
10 200 х400 10. 60 630 х 500 19.30 800 х800 37.90 = -- 
11 250 x 400 11.10 800 х500 22.40 1000 х 800 43.10 = — 
名 称 手动 对 开 式 多 叶 阀 
图 号 Т308--2 
尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 尺寸 (4 xB) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 320 x 160 5.51 400 x 1000 15. 42 630 х250 9.80 800 x 1600 31.54 
2 320 х200 5.87 400 х1250 18. 05 630 х320 10.57 800 х2000 48.38 
3 320 х250 6.29 500 х200 7.85 630 х400 11.51 1000 х 800 23.91 
4 320 х320 6.90 500 х250 8.27 630 х500 12. 63 1000 х 1000 28.31 
5 320 х800 10. 99 500 х320 9.02 630 х630 14. 07 1000 х1250 30.17 




















































































































4 工程 量 计 算 常用 公式 及 数据 . 251 . 
( 续 ) 
名 称 Тл ІНІМ 
图 号 Т308-2 
кө 尺寸 (4 xB) 时 尺寸 (4 xB) ж 尺寸 (4 xB) kg/ 不 尺寸 (4xB) Б 
/тт /тт /mm /mm 
6 320 x 1000 14. 52 500 x 400 9. 84 630 x 800 16.12 1000 x 1600 38.16 
7 400 х200 6. 64 500 х500 10. 84 630 х1000 19. 83 1000 х2000 57.73 
8 400 х250 7.13 500 х800 13.98 630 х1250 23.08 1250 x 1600 44.57 
9 400 х320 7.73 500 x 1000 17. 45 630 x 1600 27. 55 1250 x2000 67. 47 
10 400 x400 8. 46 500 x 1250 20. 27 800 x800 18. 86 1600 x 1600 52. 45 
11 400 x800 12. 17 500 x 1600 24. 39 800 x 1250 26. 50 1600 x2000 78. 23 
名 称 ТЕМБР НЕН МІН НЕН 上 吸 式 侧 吸音 下 吸 式 侧 吸音 
图 号 T407 一 1 2 T409 T401 一 1 T401 一 2 
ТА А; 尺寸 (D) Е" 尺寸 (4 x 4) Ж ХУ(Ахф) 2 
/тт /mm /mm 
1 6m 191.41 400 18.71 | 600х220 | I 型 | 21.73 | 600х200 | I 型 | 29.31 
2 1. Зт? 81. 83 500 21.76 | 600 х220 | ПЭ: | 25.35 | 600 х220 | П | 31.03 
3 = — 600 23.83 750 х 250 I Ж! | 24.50 750 х250 I 型 | 32.65 
4 — -- == 2 750 х250 了 型 | 28.09 750 х250 П | 34.35 
5 - - 一 一 900 x280 | I 型 | 27.12 | 900х280 | I 型 | 35.95 
6 一 一 一 一 900 x280 | ПЖ! | 30.67 | 900 х280 | ПЖ! | 37.64 
中 、 小 型 零件 
名 称 整体 槽 边 侧 吸 罩 分 组 模 边 侧 吸 黑 分 组 侧 吸音 调节 阀 
焊接 台 排 气 日 
图 号 T401 一 3 T403 一 1 T403 一 1 T403 一 1 
es 尺寸 (4 xB) kg/ 个 尺寸 (B x C) jy 个 尺寸 (B x С) 073 尺寸 (B x C) ЕА 
/тт /mm /mm /mm 
1 | 小 型 | 300 x200 | 8. 30 120 x500 19. 13 300 х120 14.70 300 х120 8.89 
2 | 零件 | 400 х250 | 9.58 150 х600 24.06 370 х120 17.49 370 х120 10.21 
3 | 8 |500х320 | 11.14 120 х500 24.17 450 х120 20.46 450 х120 11.72 
4 中 型 零件 台 25. 27 150 х600 31.18 550 х120 23.46 550 х120 13.58 
5 - 一 200 x700 35. 47 650 x 120 26. 83 650 x 120 15. 48 
6 一 一 150 x 600 35.72 300 х140 15.52 300 х140 9.19 
7 一 一 200 x700 42. 19 370 x 140 18.41 370 х140 10.57 
一 一 150 x 600 41. 48 450 x 140 21.39 450 х140 12.11 
9 — — 200 х 700 49. 43 550 х 140 24.60 550 х 140 14. 03 
10 一 一 200 x 600 50. 36 650 x 140 27. 86 650 x 140 15. 96 
11 一 一 200 x700 59. 47 300 х160 16.18 300 х160 9. 69 
12 - 一 一 一 370 х160 19.10 370 х160 1.16 
13 == -- == -- 450 х160 22. 06 450 х160 12.72 
14 == -- = -- 550 х160 25.37 550 х160 14. 68 
15 егі = == Б 650 х160 28.59 650 x 160 16. 66 
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(2 
名 称 О ЕЛЕ А ЖІ р а 
到 号 Т403--2 Т403--2 
序号 尺寸 (BxC) 677 尺寸 (B xC) Ж 尺寸 (BxC) йа. 尺寸 (BxC) 
/тт /тт /mm /mm 
1 300 x 100 12. 73 300 х100 14. 05 370 х400 46.30 550 х200 
2 300 х120 13.61 300 х120 16.28 370 х500 56. 63 550 х300 
3 370 х100 15.30 300 х150 19.27 450 х 100 19. 82 440 х400 
4 370 х 120 16. 30 300 х 200 23.35 450 х 120 22.73 550 х 500 
5 450 х 100 17.81 300 х300 30.45 450 х150 26.46 650 х100 
6 450 х120 18. 84 300 х400 38.20 450 х200 31.85 650 х120 
7 550 х100 20. 88 300 х500 46.76 450 х300 40. 88 650 х150 
8 550 х120 22. 04 370 х100 17. 02 450 х400 51. 08 650 х200 
9 650 х100 23.79 370 х120 19.71 450 х500 62. 09 650 х300 
10 650 х120 24. 98 370 х150 23. 06 550 х100 23.16 650 х400 
一 == 370 х 200 28.22 550 х120 26.48 650 х500 
== == 370 х 300 36.91 550 х150 30. 93 一 
槽 边 吸 风 日 调节 内 槽 边 吹 风 尝 调节 
T403 一 2 T403 一 2 
尺寸 (BxC) 7 尺寸 (B xC) 7ч 尺寸 (BxC) 25, 尺寸 (BxC) 
/тт /mm /mm /mm 
300 x 100 8.43 370 х400 16. 86 550 х200 15.77 300 х100 
300 х120 8. 89 370 х500 19.22 550 х300 17.97 300 x 120 
300 х150 9.55 450 x 100 11.12 550 х400 21.24 370 x 100 
300 х200 10. 69 450 х120 11.71 550 х500 24. 09 370 х120 
300 х300 12. 80 450 х 150 12. 47 650 х 100 14. 89 450 х 100 
300 х400 14. 98 450 х 200 13.73 650 х120 15.49 450 х 120 
300 х 500 17. 36 450 х 300 16. 26 650 х 150 16. 39 550 х100 
370 х100 9.70 450 х400 18. 82 650 х200 17.81 550 х120 
370 х120 10.21 450 х500 21.35 650 х300 20. 74 650 х 100 
370 х 150 10. 92 550 х 100 13.06 650 х400 23.68 650 х120 
370 х 200 12. 10 550 х 120 13.60 650 х 500 26.98 жез 
370 х300 14. 48 550 х150 14. 47 «ез 
条 缝 槽 边 抽风 日 
单 侧 工 型 86T414 单 侧 开 型 86T414 
尺寸 (4xExF) 尺寸 (4xExF) 尺寸 (4xExF) 尺寸 (4xExF) 
kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 400 x 120 x 120 9.44 600 х 140 х 140 19. 37 400 х 120 х 120 8.01 600 х 140 х 140 
2 400 х 140 х 120 11. 55 600 х 170 х 140 21.12 400 х 140 х 120 9.21 600 х 170 х 140 
3 400 х 140 х120 11. 55 800 х 120 х 160 18. 74 400 х 140 х 120 9,21 800 х120 х160 
4 400 x 170 х120 12.51 800 х140 х160 23.41 400 х 170 x 120 10. 16 800 х 140 х 160 
а 500 х 120 х 140 11. 65 800 х 140 х 160 27.63 500 х 120 х 140 9. 84 800 х 140 х 160 
6 500 х140 х140 14. 04 800 х170 х160 29,76 500 х140 х140 11. 09 800 х170 х160 
7 500 х140 х140 15.08 | 1000 х120 х180 | 23.51 500 х140 х140 11.41 1000 x 120 x 180 
8 500 х170 х 140 16. 64 | 1000 х 140 х 180 | 28. 96 500 х 170 х 140 12. 67 1000 х 140 x 180 
9 600 x 120 x 140 14.37 | 1000 x160 x180 | 33.90 600 х 120 х 140 11. 44 1000 х 140 х 180 
10 600 х 140 х 140 17.04 | 1000 х 170 х 180 | 38. 09 600 х 140 х 140 12.78 1000 x 170 x 180 



































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -253. 
续 ) 
名 称 Без СЕЛЕН ДЕ 
图 号 双 侧 工 型 86T414 双 侧 下 型 、 周 边 型 86T414 
十 (AxBxE 十 (AxBxE 十 (AxBxE 十 (A xBxE 
学 号 | 尺 二 хВхЕ) kg/ 个 尺寸 (4 xBxE) шу 尺寸 (4xBxE) kg/ 个 尺寸 (4xBxE) х 
/mm /mm /mm /mm 
1 600 x500 x140 | 27.30 | 1200 x600 x140 | 59.73 600 х 500 х 140 36.97 1200 х 600 х 140 64. 77 
2 | 600 х600 х 140 | 30. 54 | 1200 х700 х170 | 60.46 600 х 600 х 140 38.14 1200 х 700 х 170 75.95 
3 | 600 х700 х170 | 36. 42 | 1200 х800 х170 | 67.35 600 х 700 х 170 45.21 1200 х800 х 170 79.01 
4 | 800 х500 х 140 | 38. 07 |1200 х1000 х200 | 82.78 800 х 500 х 140 46.62 | 1200 х 1000 х200 | 92. 74 
5 | 800х600 х140 | 39. 23 |1200 х 1200 х200 | 76.92 800 х 600 х 140 47.80 | 1200 х1200 х200 | 101.26 
6 | 800 х700 х170 | 44.05 |1500 х700 х170 | 77.76 800 х700 х170 56. 04 1500 х700 х170 88.43 
7 | 800 х800 х170 | 45.12 | 1500 х800 х170 | 80.23 800 х800 х170 58.84 1500 х800 х170 91. 02 
8 | 1000 х500 х140 | 44.26 |1500 х1000 х200| 97. 08 1000 х500 х140 | 59.11 | 1500 х1000 х200 | 107.34 
9 | 1000 х600 х140 | 46.42 |1500 х1200 х200 | 104. 47 | 1000 х600 х140 | 60.05 | 1500 х1200 х200 | 116.16 
10 | 1000 х700 х170 | 54.70 | 2000 х700 х170 | 102.93 | 1000 х700 х170 | 69.47 | 2000 х700 х170 95.57 
11 | 1000 х800 х170 | 60. 62 | 2000 х800 х170 | 110. 97 | 1000 х800 х170 | 71.82 | 2000 х800 х170 | 101.68 
12 |1000 х1000 х200| 70.41 |2000 х 1000 х200 | 123. 82 | 1000 х1000 х200 | 84.66 | 2000 х1000 х200 | 118. 64 
13 | 1200 х500 х140 | 50.80 |2000 х 1200 х200 | 127. 83 | 1200 х500 х140 | 63.83 | 2000 х1200 х200 | 125.46 
名 称 LWP 滤 尘 器 支架 LWP 滤 尘 器 安装 (框架 ) 风机 减 震 台 座 
图 号 T521 一 1、5 立 式 、 匣 式 T521 一 2 人 字 式 T521 一 3 CG327 
十 (AxH 十 (4AxH 
序号 尺寸 /am 77 尺寸 (4 x 有 H) kg/ 个 尺寸 (4 x 有 H) kg/ 个 Нана kg/ 个 
/mm /mm 
1 ЖҮЛ 53.11 528 х588 8.99 1400 х1100 49.25 2.8А 25.20 
2 ҮНІН 33.70 528 x1111 12.90 2100 х1100 73.71 3.2А 28. 60 
3 ІК I 型 | 59.02 528 x 1634 16. 12 2800 x 1100 98. 38 3. 6A 30. 40 
4 干 ПА! | 83.95 528 х2157 19.35 1400 x 1633 62. 04 4A 34.00 
5 ән 亚 型 | 105.32 1051 x1111 22. 03 2100 x 1633 92.85 4.5А 39.60 
6 - - 1051 х1634 26.07 2800 х 1633 123. 81 5А 47.80 
7 - 一 1051 х2157 31.32 1400 х2156 73.57 6C 211. 10 
8 一 一 1574 x 1634 33.01 2100 x2156 110. 14 6D 188. 80 
9 一 一 1574 x2157 37. 64 2800 x2156 146. 90 8C 291. 30 
10 一 一 2108 x2157 57. 47 3500 x2156 183. 45 8D 310. 10 
11 一 一 2642 x2157 78. 79 3500 x2679 215. 33 10C 399. 50 
12 一 一 一 一 一 一 10D 310. 10 
13 一 一 一 一 一 一 12C 600. 30 
14 一 一 一 一 一 一 120 415.70 
15 一 一 一 一 一 一 16B 693. 50 
名 称 滤 水 器 及 洪水 盘 风 管 检查 和 孔 圆 伞 形 风帆 锥 形 风 帆 
图 号 T704 一 11 T614 T609 T610 
十 (DN 十 (BxD 寸 (也 寸 (也 
序号 尺寸 (DN) kg/ 个 尺寸 ( ) kg/ 个 尺寸 (D) kg/ 个 尺寸 (D) kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 ДЕ 701% | 11.11 270 х 230 1.68 200 3.17 200 11.23 
2 水 11000 29| 13. 68 370 х 340 2.89 220 3.59 220 12.86 
3 器 “1150 亚 型 | 17. 56 520 x 480 4. 95 250 4.28 250 15.17 
4 溢 1150120) 14.76 一 一 280 5. 09 280 17. 93 
5 水 1200021 21. 69 一 一 320 6. 27 320 21. 96 
6 盘 |1250 亚 型 | 26.79 一 一 360 7. 66 360 26. 28 











































































































2254. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
名 称 滤 水 器 及 洪水 盘 风 管 检查 孔 圆 伞 形 风 幅 锥 形 风帆 
图 号 7704—11 Т614 Т609 Т610 
尺寸 (DN) 尺寸 (BxD) 尺寸 (D) 尺寸 (D) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
7 == = == -- 400 9.03 400 31.27 
8 Б == = 一 450 11.79 450 40.71 
9 一 一 == 500 13.97 500 48.26 
10 кеі == -- 560 16. 92 560 58. 63 
11 = = = == 630 21539 630 73. 09 
12 一 == 700 25. 54 700 87. 68 
13 一 сені = == 800 40. 83 800 114. 77 
14 5 = = = 900 50. 55 900 142. 56 
15 — Е Е == 1000 60. 62 1000 172. 05 
16 Е 5 1120 75.51 1120 212.98 
17 == да == = 1250 92.40 1250 260. 51 
名 称 上 吸 式 圆 回 转 黯 ТО А ен 升降 式 排 气 单 手 锻 炉 排 气 单 
Т410--1 Т410--2 
图 号 、 е І 7412 Т413 
(Е. Е) 〈 钢 柱 、 混 凝 土 柱 上 ) 
尺寸 (D) 尺寸 (D) 尺寸 ($0) 尺寸 (D) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 і kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 320 189.11 320 214. 16 400 72.23 400 116 
2; 400 215.94 400 259. 78 600 104. 00 450 118 
3 450 241.74 450 265. 75 800 131. 00 500 120 
4 560 335.15 560 338.37 1000 169. 00 560 184 
9 630 394. 30 630 385. 46 1200 204. 00 630 188 
6 一 一 = = 1500 299. 00 700 189 
7 = == == == 2000 449. 00 ==: = 
名 称 简 形 风帆 简 形 风帆 滴水 盘 片 式 消声器 矿 棉 管 式 消声器 
图 号 T611 Т611--1 Т701--1 Т701-2 
尺寸 (D) 尺寸 (D) 尺寸 (4) 尺寸 (4 xB) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 
1 200 8.93 200 4.16 900 972 320 х320 32.98 
2 280 14. 74 280 5.66 1300 1365 320 х420 38.91 
3 400 26. 54 400 7.14 1700 1758 320 х520 44. 88 
4 500 53. 68 500 12.97 2500 2544 370 х370 38.91 
5 630 78.75 630 16. 03 一 == 370 х495 46. 50 
6 700 94. 00 700 18. 48 = = 370 х620 53.91 
7 800 103.75 800 26.24 一 一 420 x420 44. 89 
8 900 159. 54 900 29. 64 一 420 х570 53.91 
9 1000 191. 33 1000 33.33 Ее = 420 х720 62. 88 















































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -255. 
(2%) 

名 称 | 聚 酯 泡沫 管 式 消声器 上 E 普 隆 管 式 消声器 弧 形声 流 式 消声器 阻抗 复合 式 消声器 

图 号 Т701-3 Т701--4 Т701-5 Т701-6 

序号 尺寸 (4 xB) kg/ 个 尺寸 (4 xB) ks/ 个 尺寸 (4 xB) ak 尺寸 (4 xB) Д 

/mm /mm /mm /mm 

1 300 x 300 17 360 х360 28.44 800 x 800 629 800 х 500 82. 68 
2 300 х 400 20 360 х 460 32.93 1200 х 800 874 800 х 600 96. 08 
3 300 х500 23 360 х560 37.83 ЗЕ. == 1000 х 600 120. 56 
4 350 х 350 20 410 х410 32.93 - - 1000 х 800 134. 62 
5 350 х475 23 410 х535 39. 04 -- -- 1200 х 800 111.20 
6 350 х600 27 410 х660 45.01 -- 1200 x 1000 124. 19 
7 400 х400 23 460 х460 37.83 се = 1500 х 1000 155. 10 
8 400 х 550 27 460 х610 45.01 一 1500 x 1400 214. 82 
9 400 x700 31 460 x760 52. 10 一 一 1800 x 1330 252. 54 
10 — = rt -- Hr 一 2000 х 1500 347.65 

名 称 | ”塑料 直 片 散 流 器 塑料 插 板 式 侧面 风 塑料 风机 插 板 阀 

图 号 Т235--І IT 型 圆 形 T236 一 1 I 型 方形 T236 一 1 П 1 Т236—1 T351 一 1 

尺寸 (D) ж 尺寸 (A xB) 522 尺寸 (4 xB) a 尺寸 (4xB,) 72! 尺寸 (D) ыж 

/mm /mm /mm /mm /mm 

1 160 1.97 160 х80 0.33 | 200х120 | 0.42 360 x 188 1.93 195 2.01 
2 200 2. 62 180 х90 0.37 | 240х160 | 0.54 400 х208 2.22 228 2.42 
3 250 3.41 200 x100 | 0.41 320 х140 1.03 440 х228 2.51 260 2.87 
4 320 4.46 | 220x110 | 0.46 | 400х320 1.64 500 х258 3.00 292 3.34 
5 400 9.34 240 х120 0.51 -- = 560 х 288 3.53 325 4. 99 
6 450 10.51 | 280х140 | 0.61 ж - 2 - 390 6.62 
7 500 11.67 320 х160 0.78 -- Е 5-5 Кен 455 8.05 
8 560 13.31 | 360 х180 1.12 2 - == - 520 10.11 
9 - = 400 х200 1. 33 = сез = - = ==. 
10 -- a 440 x 220 1.52 一 == жек: === с == 
11 Е = 500 х 250 1. 81 ЕЕ Se 5 
12 -- = 560 х 280 22/72; 一 == а= 222 = = 

名 称 塑料 空气 分 布 器 

图 号 网 板式 T231 一 1 活动 百叶 T231 一 1 ЖЖ T231 一 2 Е T234 一 3 

尺寸 (41 хН) Е, 尺寸 (41 хН) В 尺寸 (4 x 有 H) i 尺寸 (D) a 

/mm /mm /mm /mm 

1 250 x 385 1.90 250 х385 2.79 300 х450 2.89 160 2. 62 
2 300 х480 2.52 300 х480 4.19 400 х600 4.54 200 3.09 
3 350 х580 3.33 350 х580 5.62 500 х710 6.84 250 5.26 
4 450 х770 6. 15 450 х770 11.10 600 х900 10.33 320 7.29 
5 500 х870 7.64 500 х870 14.16 700 х 1000 12.91 400 12. 04 
6 550 х965 8. 92 550 х965 16.47 - = 450 15.47 





























- 256. 






















































































(8 
名 称 塑料 蝶阀 (手柄 式 ) 塑料 蝶阀 (拉链 式 ) 
图 号 圆 形 T354 一 1 方形 T354 一 1 圆 形 Т354--2 方形 T354 一 2 
尺寸 (D) 尺寸 (4 x4) 尺寸 (D) 尺寸 (4 x4) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 

1 100 0. 86 120 x 120 1.13 200 1.75 200 х200 2.13 
2 120 0.97 160 х160 1.49 220 1.89 250 х250 2.78 
3 140 1. 09 200 х200 2216 250 2.26 320 х320 4.36 
4 160 1.25 250 х250 2.87 280 2.66 400 х400 7.09 
5 180 1.41 320 x 320 4.48 320 3,22 500 х500 10.72 
6 200 1.78 400 х400 7.21 360 4.81 630 х630 17.40 
7 220 1.98 500 х500 10. 84 400 9271. Е 一 
8 250 2239 == == 450 7.17 = == 
9 280 2245 -- = 500 8.54 а 
10 320 3. 31 一 = 560 11.41 == -- 
11 360 4.93 == = 630 13.91 = кені 
12 400 5.83 — -- А Е 
13 450 7.29 == = Е: == ==: = 
14 500 8. 66 сесі = — а. == ==, 

名 称 塑料 插 板 阀 塑料 整体 槽 边 单 塑料 分 组 槽 边 单 

图 号 ІЛЕ, T355 一 1 方形 T355 一 2 Т451--1 Т451--1 

尺寸 (D) 尺寸 (4 x4) 尺寸 (B xC) 尺寸 (BxC) 
序号 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm 

1 200 2. 85 200 х200 3.39 120 x 500 6.50 300 x 120 5.00 
2 220 3. 14 250 х250 4.27 150 х600 8.11 370 х120 5.93 
3 250 3. 64 320 х320 7.51 120 х500 8.29 450 х120 7. 02 
4 280 4. 83 400 х400 11.11 150 х600 10.25 550 x 120 8. 13 
5 320 6. 44 500 х500 17.48 200 х700 12.14 650 x 120 9. 19 
6 360 8.23 630 х630 25.59 150 х600 12.39 300 х 140 5.20 
7 400 9.12 一 -一 200 x700 14. 44 370 x 140 6. 32 
8 450 11. 83 -- == 150 х600 14. 34 450 х 140 7.14 
9 500 15. 33 =. == 200 х700 17.12 550 х140 8.51 
10 560 18. 64 二 =: 200 х600 17.15 650 х140 9.59 
11 630 21.97 = == 200 х700 20. 58 300 х 160 5.47 
12 Е = = -- 370 х160 6.58 
13 一 = -- = 一 450 х160 7.59 
14 == == == == с - 550 х160 8.88 
15 -- ер, -- -- -- 一 650 x 160 9. 93 



















































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 -257. 
(8 

名 称 塑料 分 组 单调 节 阀 ШЕ ЭЛ ЖЕН Ж 88 

图 号 Т451--1 Т451--2 Т451--2 

са) 尺寸 (BxC) | 尺 寺 (BxC) | 尺寸 (BxC) | 尺寸 (BxC) 

于 号 kg/1 kg/1 kg/1 kg/1 

/mm /mm /mm /mm 

1 300 x 120 3.09 300 x 100 4.41 300 x 100 4.89 450 x 120 7.93 
2, 370 х 120 3. 50 300 х 120 4.70 300 x 120 5.68 450 х 150 9.26 
3 450 х120 3.96 370 x 100 5.30 300 x 150 6.72 400 x 200 11.15 
4 550 х120 4. 63 370 х120 5.63 300 х200 8.17 450 х300 14. 35 
5 650 x 120 5.20 450 x 100 6.16 300 x 300 10. 64 450 x 400 17.94 
6 300 х140 3.25 450 х120 6.52 300 х400 13. 42 450 х500 21.86 
7 370 х140 3. 66 550 х100 7.23 300 х500 16. 46 550 х100 8.03 
8 450 х140 4.20 550 х120 7.61 370 х100 5.92 550 х120 9.23 
9 550 х140 4. 82 650 х100 8.22 370 х120 6.88 550 х150 10. 79 
10 650 х140 5.41 650 х120 8.64 370 х150 8.07 550 х200 12.98 
11 300 x 160 3.39 == == 370 х200 9.90 550 х300 16. 72 
12 370 х 160 3.81 = = 370 х300 12.90 = = 
13 450 х 160 4.31 = 370 x 400 16. 28 == 
14 550 х160 4. 99 -- аі 370 х500 19. 62 жені -- 
15 650 х160 5.60 -- = 450 х 100 6.89 = -- 

名 称 塑料 模 边 吸 风 单 塑料 模 边 吸 风 鹿 调 节 阀 

图 号 T451 一 2 T451 一 2 

| 尺寸 (BxC) | 尺寸 (BxC) | 尺 二 (BxC) | 尺 二 (BxC) к 

于 号 kg/1 kg/1 kg/1 kg/11 

/mm /mm /mm /mm 

1 550 x 400 20. 95 300 x 100 2.96 370 x 400 5.64 550 х200 5.37 
2 550 х500 25.51 300 х120 3.09 370 х500 6.38 550 х300 6.21 
3 650 х100 9. 08 300 х150 3.33 450 х100 3.82 550 х400 7.11 
4 650 х120 10. 37 300 х200 3.66 450 х120 4.00 550 х500 7.99 
5 650 х150 12. 00 300 х300 4.37 450 х150 4.23 650 х100 5. 02 
6 650 х200 14. 31 300 х400 5.10 450 х200 4.64 650 х120 5.25 
7 650 х300 18. 24 300 х500 5.81 450 х300 5.43 650 х150 5.54 
8 650 х400 22. 66 370 x 100 2:35 450 х400 6.22 650 х200 5.99 
9 650 х500 27.44 370 х120 3.50 450 х500 7.07 650 х300 6.91 
10 = -- 370 х150 3.76 550 х100 4.46 650 х400 7.88 
11 -- 370 х200 4.16 550 х120 4.64 650 х500 8.83 
12 = == 370 х 300 4.86 550 х 150 4.91 == жез 

















































































































· 258 . 工程 造价 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
名 称 ан ЕА Е НЕН 
аі) 217 8] 
图 号 T451 一 2 单 侧 A 型 94T415 单 侧 B 型 94T415 
尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 
序号 | (BxC) ikg/ 个 (АхЕхЕ) kg/ 个 (AxExF) kg/ 个 (АхЕхЕ) kg 个 (AxExF) kg/ 个 
/mm /mm /mm /mm /mm 
1 300 x 100 | 2.96 | 400 x 120 х120 | 2.63 | 600 х140 x140 | 5.36 | 400 x 120 х120 | 2.24 | 600 x140 x140 | 3.74 
2 300 х120 | 3.09 | 400 х140 х120 | 3.22 | 600 х170 х140 | 5.84 | 400 х140 х120 | 2.58 | 600 х170 х140 | 4.14 
3 370 х100 | 3.35 | 400 х140 х120 | 3.22 | 800 х120 х160 | 5.84 | 400 х140 х120 | 2.58 | 800 х120 х160 | 4.12 
4 370 x 120 | 3.50 | 400 х170 х120 | 3.48 | 800 х140 х 160 | 6.46 | 400 х170 х120 | 2.84 | 800 х140 х160 | 4. 64 
5 450 х100 | 3.82 | 500 х120 х140 | 3. 23 | 800 х140 х160 | 7.62 | 500 х120 х140 | 2.74 | 800 х140 х160 | 4.90 
6 450 х120 | 4.08 | 500 х140 х140 | 3. 89 | 800 х170 х160 | 8.21 | 500 х140 х140 | 3.09 | 800 х170 х160 | 5.36 
7 550 х100 | 4.46 | 500 х140 х140 |4.15 |1000 х 120 х180 | 6.46 | 500 х140 х140 | 3.19 |1000 х120 x180| 5.16 
8 550 х120 | 4.62 | 500 х170 х140 | 4. 61 |1000 х 140х180 | 7.97 | 500 х170 х140 | 3.53 |1000 х 140 х180 | 5.71 
9 650 х100 | 5.02 | 600 х120 х140 | 3.98 |1000 х 140 х180 | 9.33 | 600 х120 х140 | 3.24 |1000 х140 х180 | 5.96 
10 | 650 х120 | 5.22 | 600 х140 х140 | 4.72 |1000 х170 х 180 |10.48 | 600 х140 х140 | 3.56 |1000 х170 x180| 6.59 
名 称 塑料 圆 伞 形 风帆 塑料 锥 形 风帆 塑料 简 形 风帆 铝板 圆 伞 形 风帆 
图 号 Т654--1 Т654--2 7654—3 Т609 
+8 尺寸 (D) i 尺寸 (D) 77 尺寸 (D) ks/ 个 尺寸 (D) шуЖ 
/mm /mm /mm /mm 
1 200 2.28 200 4.97 200 5.03 200 1.12 
2 220 2. 64 220 5.74 220 5.98 220 1.27 
3 250 3.41 250 7. 02 250 7.87 250 1.53 
4 280 4.20 280 9.78 280 9.61 280 1.82 
5 320 5.89 320 12.17 320 12.23 320 2:225 
6 360 7.79 360 15.18 360 17.18 360 2:49 
7 400 9.24 400 18. 55 400 22557 400 2:25 
8 450 12.77 450 22.37 450 28.15 450 4.22 
9 500 16. 25 500 27. 69 500 37.72 500 5.01 
10 560 19. 44 560 35.90 560 49.50 560 6. 09 
11 630 26. 87 630 53.17 630 61.96 630 7.68 
12 700 36. 58 700 64. 89 700 82.21 700 9.22 
13 800 45. 59 800 82.55 800 105. 45 800 14. 74 
14 900 57. 98 900 102. 86 900 132. 04 900 18.27 
15 三 二 ақы: Е -- Е 1000 21.92 
16 = -- == Е -- = 1120 27.33 
17 -- = = Е == == 1250 33. 46 


ж. 片 式 消声器 包括 外 壳 及 密闭 门 质量 。 























































































































































































































































































































































































































4 工程 量 计算 常用 公式 及 数据 · 259 . 
除尘 设备 重量 表 ( 表 4-116 ) 
表 4-116 ”除尘 设备 重量 表 

名 称 | CLG 多 管 除尘 器 CLS 水 膜 除 尘 器 CLT/A 旋风 式 除尘 器 

图 号 Т501 Т503 7505 

е Р АА АЙЫР |25. 尺寸 (8) Ше 尺寸 (8) П, 

/mm /mm /mm 

1 9 管 300 315 83 300 20 |5 106 450 三 人 简 927 
2 12 管 400 443 110 ХХ 216 п 1053 
З 16% 500 570 190 350 а 8 132 六 信 1749 
4 == 634 227 а 280 500 单 简 276 
5 一 一 730 288 二 信 540 双 信 584 
6 == == 793 337 р 615 (8 1160 
7 = 一 888 398 400 单 简 175 Ци 1320 
8 == = == = ХХ ТА 358 六 信 2154 
9 = == == == 1 688 550 8% 339 
10 == == 一 = р 805 双 信 718 
11 一 一 一 нені 六 向 1428 二 信 1394 
12 сені == -- т. 450 а 213 Цв 1603 
13 == = = = 双向 449 АЗ 2672 

名 称 | Сил 旋风 式 除尘 器 XLP 旋风 除尘 器 玮 式 旋风 水 膜 除尘 器 

图 号 Т505 1513 СТ531 

2 кіді 尺寸 (9) ЖЕ 尺寸 ($8) рды кәрі и" 

/mm /mm /mm /型 号 

1 600 单 简 432 750 4819 645 300 A 型 52 1420/1 193 
2 ХХ 887 ХХ ТА 1456 В 型 46 1430/2 231 
3 = 1706 19 2708 420 A 型 94 1680/3 310 
4 四 简 2059 ру 3626 B 型 83 1980/4 405 
5 六 简 3524 六 信 5577 540 A 型 151 Ш 2285/5 503 
6 650 单 简 500 800 а 878 В 型 134 . 2620/6 621 
7 双 简 1062 ХХ 1915 700 А 型 252 А 3140/7 969 
8 三 简 2050 三 得 3356 B 型 222 3850/8 1224 
9 四 简 2609 ШЕ 4411 820 A 型 346 4155/9 1604 
10 六 简 4156 六 信 6462 B 型 309 4740/10 2481 
11 700 单 简 564 940 A 型 450 5320/11 2926 
12 ХХ 1244 В 型 397 3150/7 893 
13 三 简 2400 1060 A 型 601 旋 3820/8 1125 
14 四 简 3189 B 型 498 А 4235/9 1504 
15 ЖЕ 4883 水 4760/10 2264 
16 5200/11 2636 
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(2%) 
名 称 CLK 扩散 式 除尘 器 CCJZA 机 组 式 除尘 器 MC 脉冲 袋 式 除尘 器 
图 号 CT533 CT534 СТ536 
序号 尺寸 (D)/mm kg/ 个 型 号 kg/ 个 型 号 kg/ 个 
1 150 31 ССІ/А-5 791 24— 1 904 
2 200 49 CCJ/A—7 956 36-І 1172 
3 250 71 CCJ/A—10 1196 48-І 1328 
4 300 98 ССІ/А-14 2426 60-І 1633 
5 350 136 CCJ/ А —20 3277 72— 1 1850 
6 400 214 ССІ/А-30 3954 84-1 2106 
7 450 266 ССІ/А-40 4989 9-І 2264 
8 500 330 ССІ/А-60 6764 120— I 2702 
9 600 583 = == =. - 
10 700 780 == 一 
名 称 ХСХ 型 旋风 除尘 器 XNX 型 旋风 式 除 尘 器 XP 型 旋风 除尘 
图 号 CT537 CT538 CT501 
序号 尺寸 ($9)/mm kg/ 个 尺寸 ($8)/mm kg/ 个 尺寸 ($8)/mm kg/ 个 
1 200 20 400 62 200 20 
2 300 36 500 95 300 39 
3 400 63 600 135 400 66 
4 500 97 700 180 500 102 
5 600 139 800 230 600 141 
6 700 184 900 288 700 193 
7 800 234 1000 456 800 250 
8 900 292 1100 546 900 307 
9 1000 464 1200 646 1000 379 
10 1100 555 2 н == 
11 1200 653 一 一 
12 1300 761 = = 二 - 
注 : 1. 除尘 器 均 不 包括 支架 重量 。 
2. 除尘 器 中 分 X 型 、Y 型 或 1 型、 本 型 者 ， 其 重量 按 同 一 型 号 计算 ,不 再 细 分 。 
4.10.4 ”自动 化 控制 仪表 安装 工程 
主要 材料 损耗 率 见 表 4-117。 
表 4-117 主要 材料 损耗 率 
序号 名 称 损耗 率 ( % ) 
1 钢管 3.5 
2 不 锈 钢管 3.0 
3 铜 管 3.0 
4 ж 3.0 
5 管 缆 3.0 
6 型 钢 4.0 
7 补偿 导线 4.0 
8 绝缘 导线 3.5 
9 电缆 2.0 
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51 工程 造价 的 组 成 


工程 造价 的 组 成 见 图 
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名 称 

















5-1 ЖЖ 5-1, 








工程 建设 其 他 费用 
预备 费 











ДІ 设备 购置 费 
са = Ы > а=. 
工 (器 ) 具 及 生产 设备 运 杂费 


固定 资产 投资 方向 调节 税 
图 5-1 工程 造价 组 成 框图 
35-1 工程 造价 的 组 成 
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设备 原价 





建筑 安装 工程 费用 




















设备 安装 工程 费 









































建设 工程 中 大 部 分 设备 需要 将 其 整个 或 前 
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ДВЕ, ТЕО Ат ЗЕ Н 
设备 安装 工程 费用 包括 动力 、 昌 


与 设备 相连 的 工作 台 、 梯 子 等 的 装 设 











分 装配 起 来 ， 并 安装 在 基础 或 支架 上 才能 发 挥 














的 费用 称 之 














为 设备 安装 工程 费 
输 、 医 疗 、 试 验 等 设备 本 体 的 安装 工程 ， 























Нік. Ж. і 
- 程 ， 附 属 了 











备 的 绝缘 、 保 温和 涂 装 工程 ， 为 测 





定 设备 安装 工程 质量 对 单个 设备 进行 无 负荷 试车 的 费 | 


FF 被 安装 设备 的 管线 敷设 工程 ， 被 安装 设 
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费用 名 称 内 容 














设备 购置 费 是 指 为 建设 项 目 购 置 或 自制 的 达到 固定 资产 标准 的 各 种 国产 或 进口 设备 、 工 
具 、 喜 具 的 购置 费用 
在 建设 工程 施工 中 ， 一 切 需 要 安装 或 不 需要 安装 的 设备 ， 必 须 经 过 建设 单位 采购 ， 才 能 
把 工业 部 门生 产 的 产品 转 为 建设 单位 所 有 ， 并 用 于 工程 建设 上 。 建 设 单位 采购 这 些 设 备 支 
出 的 费用 称 之 为 设备 购置 费 
设备 购置 费 设备 购置 费 包括 : 各 工程 项 目 工艺 流程 中 需要 安装 的 和 不 需要 安装 的 各 种 设备 购置 。 例 
如 ， 生 产 、 动 力 、 起 重 、 和 运输、 通信 设备 、 矿 山 机 械 、 和 破碎、 研磨、 筛选 设备 ， 机 械 维修 
设备 ， 化 工 设 备 ， 试 验 设 备 ， 产 品 专 用 模型 设备 和 自控 设备 等 的 购置 费 

设备 购置 费 还 包括 : 一 切 备用 设备 的 购置 费 ; 实验 室 及 医疗 室 设 备 的 购置 费 ; 利用 旧 有 
设备 时 ， 设 备 部 件 的 修配 与 改造 费用 ; 有 关 设备 本 体 需 要 的 材料 ， 如 卷扬机 的 钢丝 绳 、 球 
磨 机 的 钢 球 等 的 购置 费 





























































































































































































































工 (器 ) 具 及 生产 家 具 购 置 费用 是 指 为 保证 企业 第 一 个 生产 周期 正常 生产 所 必须 购置 的 不 
够 固定 资产 标准 的 工具 、 器 具 和 生产 家 具 所 文 出 的 费 上 
工具 一 般 是 指 钳工 及 银 工 工具 ,， ААА, ИГЕ, ЖАЖА. ТЕ, б 




































































模样 等 
工 (器 ) 具 及 生产 家 具 器 具 一 般 是 指 车 间 和 实验 室 等 所 应 配备 的 各 种 物理 仪器 、 化 学 仪器 、 测 量 仪器 、 绘 图 仪 
Лу 器 等 


























生产 家 具 一 般 是 指 为 保障 生产 正常 进行 而 配备 的 各 种 生产 用 及 非 生产 用 的 家 具 。 如 踏 脚 
板 、 工 具 柜 、 更 衣 箱 等 


工 (器 ) 具 及 生产 家 具 购 置 费用 中 不 
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包括 备品 、 备 件 的 购置 费 ， 该 费用 应 随同 有 关 设 备 列 





























在 设备 购置 费用 中 























工程 建设 其 他 费用 是 指 从 工程 筹建 起 到 工程 竣工 验收 交付 使 用 止 的 整个 建设 期 间 ， 除 建 
筑 安装 工程 费用 和 设备 及 工 (器 ) 具 购置 费用 以 外 的 ， 为 保证 工程 建设 顺利 完成 和 交付 使 
后 能 够 正常 发 挥 效用 而 发 生 的 各 项 费 / 

工程 建设 其 他 费用 ， 按 其 内 容 大 体 可 分 为 三 类 。 第 一 类 指 土地 使 用 费 ; 第 二 类 指 与 工程 
建设 有 关 的 其 他 费用 ; 第 三 类 指 与 未 来 企业 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 。 另 外 ， 建 设 项 目 总 


投资 中 还 包括 预备 费 、 建 设 期 贷款 利息 、 固 定 资产 投资 方向 调节 税 
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工程 建设 其 他 费 






































































































































5.2 工程 费用 的 分 类 及 其 计算 方法 


建设 项 目 总 投资 的 构成 如 图 5-2 所 示 。 





5 工程 造价 的 构成 -263. 





设备 购置 费 





设备 及 工 (器 ) 具 购置 费 { 工 吕 器 上 及 生产 家 具 购 电费 
直接 费 
| 间接 费 
建筑 安装 工程 费用 4 
税金 
土地 使 用 费 
建设 单位 管理 费 
勘察 设计 费 
研究 试验 费 
临时 设施 费 
固定 资产 投资 
工程 建设 其 他 费用 4 供电 贴 费 
施工 机 构 迁 移 费 
引进 技术 和 进口 设备 其 他 费用 
工程 承包 费 
联合 试 运转 费 
建设 项 目 总 投资 生产 准备 费 
办 公 和 生活 家 具 购置 费 
基本 预备 费 
Шаға” 
建设 期 贷款 利息 
固定 资产 投资 方向 调节 税 
流动 资产 投资 一 流动 资金 














图 5-2 建设 项 目 总 投资 的 构成 





5.2.1 建筑 及 设备 安装 工程 费用 


建筑 及 设备 安装 工程 费用 的 组 成 及 其 计算 见 图 5-3 及 表 5-2。 
计算 公式 : 建筑 安装 工程 费用 = 直接 费 + 间接 费 + 利润 + 税金 
Ж52 建筑 设备 安装 费 的 组 成 







































































































































































序号 费用 名 称 公式 
1-1 直接 工程 费 直接 工程 费 = 人 工 费 + 材料 费 + 施 工 机 械 使 用 费 
工 费 = -日 消 Бі. - 资 
Ж ГЕУ Ж 立 ( 工 日 消耗 量 х 日 工资 单价 ) 
日 工资 单价 (C) = ХС 
| КЕТЕ 生产 工人 平均 月 工资 
ЕТЕ 次 基本 工资 (C1) = 人 平均 月 - 
ШЕН 基本 工 基本 工资 (C, ) вн р ТЕЕ 
ЖКТ ІЗІ УЕ 
ЖҮ = 一 之 年 发 放 ; 发 放 标 准 
112 工资 性 补贴 工资 性 补贴 (6 ) = ЕНІН Г ЖЕҢЕЛШЕТДЕН 
+ 每 工作 日 发 放 标准 
ey 2 全 年 无 效 工作 日 x (С, +6) 
-1-1-3 ЕР ж Ер Е Н Ж 73) = ық ид ЭТЕ е 
14-1 生产 工人 辅助 工 生产 工人 辅助 工资 (6,) = н Е ЕН 

















1-1-1-4 职工 福利 费 职工 福利 费 ( G4) = (С, +6 +63) x 福 利 费 计 提 比例 (% ) 
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ші 
«П 




















费用 名 称 





1-1-1-5 


生产 工人 劳动 保护 费 














E 产 工人 








生产 工人 劳动 保护 费 ( Cs ) = 





年 平均 支出 劳动 保护 费 





全 年 





日 历 日 -法 定 假日 





1-1-2 


材料 费 


材 


材料 费 = (材料 消耗 量 x 材料 浊 
料 基价 = | (供应 价格 + 运 杂 费 ) x 
Е 21 





























价 ) + 检验 试验 费 








[1 + 运输 损耗 率 (% )] | 


x [1+ 采 购 保管 费 率 (1% ) ] 





1-1-2-5 


检验 试验 费 


检验 试验 费 = > (单位 材料 量 检验 试验 费 x 材料 消耗 量 ) 

















1-1-3 

















施工 机 械 使 用 费 








施工 机 械 使 




















j 费 机 械 台 班 单价 = > (施工 机 械 台 班 消 耗 量 x МОК ЕТ РЕА 


台 班 单价 = 台 班 折旧 费 + 台 班 大 修 费 + 台 班 经 常 修理 费 











+ 台 班 安 拆 费 及 场 外 运费 + 台 班 人 工 费 
+ 台 班 燃料 动力 费 + 台 班 养路 费 及 车 

















ІНІ Ді 











Р) 
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В Ре ИНЕ г, ЖА Т й 8 
Шо 3 Е 2 И З 























措施 费 项 目的 
E 管 部 门 的 工程 造价 管理 机 构 自 行 制 





1-2-1 


环境 保护 费 


环境 保护 费 费 率 (% ) = 





不 境 保护 费 = 直接 工程 费 x 环 


席 保 护 费 费 率 (% ) 











本 项 费用 年 度 平均 支出 

















全 








年 建安 产值 


直接 工程 费 








“ 占 总 造价 比例 (% ) 





1-2-2 


文明 施工 费 


文明 施工 费 费 率 (% ) = 





文明 施工 费 = 直接 工程 费 x 文明 


施工 费 费 率 ( % ) 














本 项 费用 年 度 平均 支出 














全 年 建安 产值 


直接 工程 费 























“ 占 总 造价 比例 (% ) 





1-2-3 


安全 施工 费 


安全 施工 费 费 率 (% ) = 





安全 施工 费 = 直接 工程 费 x 安全 施工 费 费 率 (% ) 














本 项 费 


年 度 平均 支出 

















全 年 建安 产值 


直接 工程 费 























“ 占 总 造价 比例 (% ) 





1-2-4 





临时 设施 费 





临时 设施 费 
(1) 周转 使 
次 性 使 


(2) 











以 下 三 部 分 组 成 : 
临 建 (如 ,活动 房 









































屋 ) 


临 建 (如 ， 简 易 建 筑 ) 


(3) 其 他 临时 设施 ( 如， 临时 管线 ) 


其 中 
其 





1) 周转 


周转 使 














临时 设施 费 =( 周 转 使 | 


临 建 费 + 











次 性 使 用 临 建 费 ) 











x(1+ 其 











建 面积 x 5 








ШІН 
































对 设施 所 占 比 例 ( 和 ) ) 


БЕЗІП 
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限 x365 х 








H 
а 


除 费 










































































FP 所 占 比 例 ， 可 











利用 率 (%) 
































x 工期 (4) | 


各 建 面积 x 每 平方 米 造价 x [1 - 残 值 率 (% ) ] 
+ 一 次 性 拆除 费 
备 时 设施 在 临时 设施 费 中 
的 成 本 资料 经 分 析 后 综合 测定 


各 地 区 造价 管理 部 门 依 
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(8 
序号 费用 名 称 Ж қ 
МЕ тра 合同 工期 直接 工程 费 中 的 人 工 费 合计 
工 增 加 费 = 1- === - 
1255 夜间 施工 增加 费 кнштжиЯ-(1- ата): ато 
x 每 工 日 夜间 施工 费 开 支 
二 次 搬运 费 = 直接 工程 费 x 二 次 搬运 费 费 率 (% ) 
2 一 次 搬运 费 年 平均 二 次 搬运 费 开 支 客 
二 次 搬运 费 费 率 ( % ) = | — жоғын 
ИИК) = ара ТВ Е СЭР) 
大 型 机 械 进 出 场 A 
12.7 大 型 机 械 进 出 场 及 安 拆 费 = КИНУВ ТЯ x 2 均 安 拆 次 数 
及 安 拆 党 年 工作 全 
(1) 模板 及 支架 费 = 模板 摊 销 量 x 模板 价格 + 支 、 拆 、 运 输 费 
4 混凝土 、 钢 筋 混凝土 ЖЕҢІН = 一 次 使 用 量 x (1+ 施 工 损耗 ) x [1+( 周 转 次 数 -1) 
1-2- 
模板 及 支架 费 x 补 损 率 /周转 次 数 - (1 - 补 损 率 )50% /周转 次 数 ] 
(2) 租赁 费 = 模板 使 用 量 x 使 用 日 期 x 租赁 价格 + 支 、 拆 、 运 输 费 
(1) 脚手架 搭 拆 费 = 脚手架 摊 销 量 x 脚手架 价格 + 搭 、 拆 、 运 输 费 
= А қыса 单位 一 次 使 用 量 x(1- 残 值 率 ) 
-2- 手 如 拱 加 当量 = 
129 脚手架 搭 拆 费 脚手架 捧 销 
(2) 租赁 费 = 脚手架 每 日 租金 x 拱 设 周期 + 搭 、 拆 、 运 输 费 
已 完工 程 及 
1-2-10 已 完工 程 及 设备 保护 费 = 成 品 保护 所 需 机 械 费 + 材料 费 + 人 工 费 
设备 保护 费 
排水 降水 费 = 三 排水 降水 机 械 台 班 费 x 排水 降水 周期 
1-2-11 施工 排水 、 降 水 费 
+ 排水 降水 使 用 材料 费 、 人 工 费 
间接 费 的 计算 方法 按 取 费 基数 的 不 同 分 为 以 下 三 种 : 
(1) 以 直接 费 为 计算 基础 
间接 费 = 直接 费 合计 x 间接 费 费 率 ( % ) 
(2) 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 
2 间接 费 
间接 费 = 人工 费 和 机 械 费 合计 x 间接 费 费 率 (% ) 
间接 费 费 率 (% ) = 规 费 费 率 (% ) + 企业 管理 费 费 率 (% ) 
(3) 以 人 工 费 为 计算 基础 
间接 费 = 人工 费 合计 x 间接 费 费 率 (% ) 
根据 本 地 区 典型 工程 发 承包 价 的 分 析 资 料 综 合 取 定 规 费 计算 中 所 需 数 
据 : 
2-1 规 费 费 率 (1) 每 万 元 发 承包 价 中 人 工 费 含量 和 机 械 费 含量 

















(2) 人 工 费 占 直接 费 的 比例 
(3) 每 万 元 发 承包 价 中 所 含 规 费 























缴纳 标准 的 各 项 基数 
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( 续 ) 
序号 费用 名 称 公 式 
规 费 费 率 的 计算 公式 
1) 以 直接 费 为 计算 基础 
нана) = ИАОСОСТАДОКСИНЕ Ж 
每 万 元 发 承包 价 中 的 人 工 费 含量 
x 人 工 费 占 直 接 费 的 比例 (% ) 
2) 以 人 工 费 和 机 械 费 合 计 为 计算 基础 
5 规 费 费 率 (а) = 规 费 缴纳 标准 x 每 万 元 发 承包 价 计 算 基 数 
每 万 元 发 承包 价 中 的 
人 工 费 含量 和 机 械 费 含量 


х100% 
3) 以 人 工 费 为 计算 基础 

规 费 缴纳 标准 x 每 万 元 发 承包 价 计算 基数 
万 元 发 承包 价 中 的 人 工 费 含量 



































规 费 费 率 (% ) = 











т 





х100% 





企业 管理 费 费 率 计算 公式 
(1) 以 直接 费 为 计算 基础 








生产 工人 年 平均 管理 费 
FE 有 效 施工 天 数 x 人 工 单价 

x 人工 费 占 直接 费 比 例 (% ) 
(2) 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 


企业 管理 费 费 率 生产 工人 年 平均 管理 费 
企业 管理 费 费 率 (% ) = 











企业 管理 费 费 率 (% ) = 








Б 


















































oe WA 每 一 日 机 
年 有 效 施工 天 数 x ( 人 工 б а) 
х 100% 


(3) 以 人 工 费 为 计算 基础 





生产 工人 年 平均 管理 费 
FE 有 效 施工 天 数 x 人 工 单价 





企业 管理 费 费 率 (% ) = 一 х100% 


Б 











税金 = ( 税 前 造价 + 利润) x 税率 (% ) 














(1) 纳税 地 点 在 市 区 的 企业 
1 
税率 (% ) = % - (3% %)-(3% % -1 
4 税金 1-3% - (3% x7% ) -(3% х3%) 
(2) 纳税 地 点 在 县 城 、 镇 的 企业 
税率 (% ) = =; 





1-3% – (3% х5%) – (3% х3%) 
(3) 纳税 地 点 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 企业 


1 
и >“ у БЕЗІ 
税率 (% ) 1-3% - (3% х1%)-(3% х3%) 
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一 基本 工资 (1-1-1-1) 
人 工 费 | 工资 性 补贴 1-1-1-2) 
(1-1-1) | 生产 工人 辅助 工资 (1-1-1-3) 
职工 福利 费 (1-1-1-4) 
一 生产 工人 劳动 保护 费 (1-1-1-5) 
- очы 25 

工程 Ж 材料 运 杂 费 (1-1-2-2) 
Сор 5 9 运输 损耗 费 (1-1-2-3) 

采购 及 保管 费 (1-1-2-4) 
一 检验 试验 费 (1-1-2-5) 
г 折旧 费 (1-1-3-1) 

大 修理 费 (1-1-3-2) 
施工 机 械 经 常 修理 费 (1-1-3-3) 
ТЕ И а 1-3-4) 
аа 其 料 动力 费 (1-1-3-6) 
一 养路 费 及 车 船 使 用 税 (1-1-3-7) 
环境 保护 费 (1-2-1) 
文明 施工 费 (1-2-2) 
安全 施工 费 (1-2-3) 
临时 设施 费 (1-2-4) 
夜间 施工 增加 费 (1-2-5) 





措施 费 二 次 搬运 费 (1-2-6) 
(1-2) 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 (1-2-7) 
混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 费 (1-2-8) 
脚手架 费 (1-2-9) 


已 完工 程 及 设备 保护 费 (1-2-10) 
施工 排水 、 降 水 费 (1-2-11) 
工程 排污 费 C-1-1) 
Еа ER 
规 费 | 社会 保障 费 | 失业 保险 费 2_1_3- 
建筑 安装 工程 费 (2-1) (2-1-3) аа 
住房 公积金 (2-1-4) 
4 危险 作业 意外 伤害 保险 (2-1-5) 
|_ 间接 费 管理 人 员工 资 (2-2-1) 
> 办 公费 (2-2-2) 
差 旅 交 通 费 (2-2-3) 
固定 资产 使 用 费 (2-2-4) 
工具 用 具 使 用 费 (2-2-5) 
企业 管理 费 劳动 保险 费 (2-2-6) 
(2-2) 工会 经 费 (2-2-7) 
职工 教育 经 费 (2-2-8) 
财产 保险 费 (2-2-9) 
财务 费 (2-2-10) 
税金 (2-2-11) 
其 他 (2-2-12) 


|_ 利润 
(3) 


| 税金 
(4) 





图 5-3 建筑 设备 安装 费 的 组 成 


5.2.2 设备 及 工 ( 器 ) 具 购置 费用 


设备 及 工 ( 右 ) 具 购置 费用 的 组 成 及 计算 见 表 5-3。 
计算 公式 : 设备 及 工 ( 带 ) 具 购置 费用 = 设备 购置 费 + 工 具 、 带 具 及 4 








产 家 具 购 置 费 





ПІ 
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表 5-3 设备 及 工 ( 器 ) 具 购置 费用 的 组 成 及 计算 
序号 费用 名 称 А 
1 设备 购置 费 设备 购置 费 = 设 备 原 价 + 设 备 运 杂 费 
2 工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 = 设备 购置 费 x 定额 费 率 








5.2.3 工程 建设 其 他 费用 
工程 建设 其 他 费用 的 组 成 及 计算 见 表 5-4。 























































































































































































































































































































































































































表 5-4 工程 建设 其 他 费用 的 组 成 及 计算 
序号 费用 名 称 公 式 
В-/.1.-М 
式 中 ”83 一 一 每 亩 耕地 补偿 费 ( 元 / 亩 ) 
1 土地 补偿 费 /一 一 每 公斤 农产品 国家 牌价 (元 /kg) 
L 征用 前 三 年 平均 年 产量 (kg/ 亩 ) 
N 一 一 补偿 倍数 
办 公 和 生活 家 具 购 置 费 ， 一 般 按 综合 费用 定额 计算 。 计 算 公 式 : 
1-М-К 
2 建设 单位 开办 费 式 中 J 一 一 办 公 和 生活 家 具 购 置 费 (元 ) 
N 一 一 工作 人 数 ( 人 ) 
K 一 一 综合 费用 指标 (元 ) 
1) 按 管理 人 员 月 数 计算 
S=N.T(K,+Kk,) 
式 中 5 建设 单位 经 费 ( 元 ) 
N 一 一 建设 单位 管理 定员 数 ( 人 ) 
3 建设 单位 经 费 7 一 一 建设 期 限 (月 ) 
KK 一 一 每 人 每 月 平均 工资 (元 ) 
к, 管理 费用 指标 (元 /每 人 .月 ) 
2) 按 全 工程 费用 百分比 计算 
建设 单位 经 费 = 全 工程 费用 总 额 x 取 费 标准 (% ) 
4 研究 试验 费 研究 试验 费 = 建设 项 目 投 资 额 x 研究 试验 费 费 率 ( % ) 
5 建设 单位 临时 设施 费 建设 单位 临时 设施 费 = 建筑 安装 工程 费 x 临时 设施 费 费 率 ( % ) 
1) 按 建筑 安装 工程 费用 的 百分比 计算 
计算 公式 : 
施工 机 构 迁移 费 = 建筑 安装 工程 费 x 费 率 
ЕШКІ ЕН E 安 工程 费 的 0.5% -1% 
т 施工 机 构 迁 移 费 施 迁移 费 的 费 率 为 建安 工程 费 的 
2) 按 批准 的 调 迁 计划 编制 预算 来 计算 
计算 公式 : 
施工 机 构 迁 移 费 = 途中 工资 + 交通 差旅费 + 带 家 庭 职工 搬家 津贴 
+ 施工 机 械 、 工 具 用 具 、 周 转 材 料 运 杂 费 
7 无 负荷 联合 试车 费 无 负荷 联合 试车 费 = 单项 工程 的 设备 及 安装 费 x 试车 费 费 率 
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( 续 ) 
序号 费用 名 称 公式 
有 负荷 联合 试车 费 = 单项 [ 程 费 总 和 x 试车 费 费 率 (% ) 
或 
有 负荷 联合 试车 费 = 试车 期 间 x 日 产量 x 单位 产品 成 本 - 主 副 产品 销售 收入 
式 中 试车 期 间 建设 单位 和 设计 部 门 ， 根 据 规模 工艺 情况 和 试车 要 求 估计 所 
需 的 有 负荷 试车 时 间 (d) 
8 有 负荷 联合 试车 费 
4 日 产量 一 一 试车 期 内 的 平均 日 产量 
单位 产品 成 本 一 一 在 有 负荷 试车 期 间 ， 单 位 产品 所 消耗 的 原材料 、 燃 料 、 油 料 
和 动力 消耗 的 费用 和 机 械 使 用 费 、 低 值 易 耗 品 及 其 他 物品 的 
费用 ， 以 及 应 摊 销 的 施工 企业 参加 人 员 的 工资 等 
主 副产品 销售 收入 一 一 试车 期 间 生 产 产品 的 销售 收入 
生产 人 员 培 训 费 = 培训 工种 工人 费用 + 工人 提前 进 厂 费 
培训 工种 工人 费 = 培训 期 间 费 用 + 在 厂 期 间 费 
培训 期 间 费 用 = 总 培训 人 数 x [培训 期 间 x (工资 + 劳动 保护 费 + 代 培 费 + 其 他 费 )] 
9 生产 人 员 培 训 绵 75-227 
在 厂 期 间 费 = 总 培训 人 数 x ( 进 厂 日 期 -培训 期 ) x (工资 + 劳动 保护 费 + 其 他 费 ) 
其 他 工种 工人 提前 进 厂 费 = 总 提前 进 厂 工人 数 x 进 厂 期 x (工资 + 劳动 保护 费 
+ 其 他 费 ) 
进 厂 期 是 指 生 产 工 人 从 进 厂 之 日 起 至 联合 试 运转 完 为 止 








5.2.4 预备 费 


预备 费 的 组 成 及 其 计算 见 表 5-5。 
Ж55 预备 费 的 组 成 及 其 计算 










































































序号 费用 名 称 公 式 
页 备 费 = ( 设 TE 具 购 置 费 + 建筑 安装 工程 费用 + 工程 建设 其 他 
і яж 基本 预备 (设备 及 工 ( 器 ) 具 购置 费 + 建筑 [ 程 费 用 + 工程 建设 其 他 ) 
x 基本 预备 费 费 率 





PF = Ума +7) 1] 


t=0 





式 中 PF 一 一 涨 价 预备 费 

建设 期 年 份 数 

1 一 一 建设 期 间 第 1 年 的 投资 额 ,， 包括 设备 及 工 ( 融 ) 具 购置 费 、 建 筑 安装 
工程 费 、 工 程 建设 其 他 费用 及 基本 预备 费 

年 投资 价格 上 涨 率 


涨 价 预备 费 (价差 预备 
费 、 造 价 调整 预备 费 ) 

































































5.2.5 建设 期 贷款 利息 


建设 期 贷款 利息 通常 按 年 度 估算 ， 因 此， 在 估算 建设 期 贷款 利息 时 ， 首 先 要 确定 年 利 
率 。 在 估算 利息 时 所 用 的 年 利率 是 年 实际 利率 。 如 果 已 知 的 是 年 名 义 利率 ， 则 必须 先 将 年 名 
义 利率 转换 成 年 实际 利率 之 后 再 进行 估算 。 设 年 名 义 利率 为 p， 每 年 计 息 次 数 为 m， 年 实际 
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利率 为 i， 转 换 公式 为 : 








建设 期 贷款 利息 按 复 利 计算 。 

І) 对 于 贷款 总 额 一 次 性 贷 出 且 利 率 固 定 的 贷款 ， 按 下 式 计 算 : 
Е-Р.(імі)" 

贷款 利息 = 有 -P=P[(I+D -1] 























式 中 PP 一 一 一 次 性 贷款 金额 ; 
кә ОИ 








П---- 网 贷款 期 в. 
2) 当 总 贷款 是 分 年 均衡 发 放 时 ， 建 设 期 贷款 利息 的 计算 可 按 当 年 借款 在 年 中 支 用 考虑 ， 
即 当年 贷款 按 半 年 计 息 ， 上 年 贷款 按 全 年 计 息 。 计 算 公 式 为 : 


1 Я 
4: -(р- +26) 44 


式 中 4 一 一 建设 期 第 ;年 应 计 利息 ; 















































Р, ,一 一 建设 期 第 (j - 1) 年 未 贷款 累计 金额 与 利息 累计 金额 之 和 ; 
4 一 一 建设 期 第 /年 贷款 金额 ; 
i 一 一 年 利率 。 
上 述 计算 公式 也 可 用 文字 表达 : 
每 年 应 计 利息 = 年初 贷款 本 息 累计 + 当年 贷 吉 宁 x 年 实际 利率 


5.3 建设 项 目 经 济 评估 有 关税 费 


在 经 济 评估 中 所 涉及 的 税种 ,按照 我 国 现行 税法 的 规定 ， 属 于 流转 税 类 的 有 增值 税 、 营 
业 税 、 关 税 、 消 费 税 、 土 地 增值 税 、 城 市 维护 建设 税 ; 属于 所 得 税 类 的 有 企业 所 得 税 ; 属于 
资源 税 类 的 有 耕地 占用 税 、 城 镇 土地 使 用 税 和 资源 税 ; 属于 行为 税 类 的 有 固定 资产 投资 方向 
调节 税 、 车 船 使 用 税 和 印花 税 ; 属于 财产 税 类 的 有 房产 税 。 费 用 是 指教 育 费 附加 。 
在 经 济 评估 的 过 程 中 ， 按 照 固定 资产 投资 、 总 成 本 费用 、 销 售 税金 及 附加 和 利润 总 额 佑 
算 所 需 计 算 的 税 费 ， 以 上 税种 的 归纳 见 表 5-6。 
表 5-6 经 济 评估 有 关税 费 




























































































序号 税种 固定 资产 投资 总 成 本 费 销售 税金 及 附加 利润 总 额 
1 增值 税 у 
2 营业 税 у 
3 消费 税 у 
4 资源 税 у 
5 企业 所 得 税 у 
6 土地 增值 税 у 
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( 续 ) 

序号 税种 固定 资产 投资 总 成 本 费 销售 税金 及 附加 利润 总 额 
7 固定 资产 投资 方向 调节 税 V 

8 城市 维护 建设 税 V 

9 车 船 使 用 税 V 

10 房产 税 与 契税 V 

11 土地 使 用 税 V 

12 耕地 占用 税 У 

13 ША V 

14 关税 V 

15 教育 费 附 加 у 
5.3.1 增值 税 


增值 税 是 以 商品 生产 、 流 通 和 劳务 服务 各 个 环节 实现 价值 中 的 增值 额 为 课 税 依据 而 征收 


的 一 种 税 ( 增 值 税 税率 见 











表 5-7) 增 值 税 有 3 种 类 型 ; 





1)“ 消 费 型 "增值 税 。 征 税 对 象 仅 限 于 消费 资料 。 
外 购 货 物 及 劳务 支出 - 


增值 额 = 产 出 - 


当期 购 入 固定 资产 原 值 = 工资 + 利润 








2)“ 收 入 型 "增值 税 。 它 允许 按照 购置 的 固定 资产 使 用 年 限 规定 提取 折旧 扣除 。 
外 购 货 物 及 劳务 支出 -折旧 = 工资 + 利润 
3)“ 生 产 型 "增值 税 。 即 不 考虑 折旧 扣除 的 因素 。 











增值 额 = 产 出 - 































































































































































































增值 额 = 产 出 -外 购 货 物 及 劳务 支出 = 折旧 + 工资 + 利润 
表 5-7 增值 税 税率 
纳税 人 征收 范围 税率 
出 口 货物 0% 
1) 粮食 、 食 用 植物 油 
2) 自来水 、 上 暖气、 冷气 、 煤 气 、 石 油 、 液 化 气 、 天 然 气 、 沼 气 、 居 民用 煤炭 制品 іе 
一 般 纳税 人 3) 图 书 、 报 纸 、 杂 志 
4) 饲料 、 化 肥 、 农 药 、 农 机 、 农 膜 
5) 国务 院 的 其 他 货物 
销售 或 进口 其 他 货物 8 
提供 加 工 、 修 理 修配 劳务 
1) 从 事 货 物 生 产 或 提供 应 税 劳务 的 纳税 人 ， 以 及 以 从 事 货 物 生产 应 税 劳 务 为 主 并 
兼 营 货物 批发 或 零售 的 纳税 人 ， 年 应 征 增值 税 销 售 额 (以 下 简称 应 税 销 售 额 ) 在 100 
万 元 以 下 的 
小 规模 纳税 人 ШЕ г. К 5 АЛ 6% 
2) 从事 货 物 批 发 或 零售 的 纳税 人 ， 年 应 税 销售 额 在 180 万 元 以 下 的 年 应 税 销售 额 超 
过 小 规模 纳税 人 标准 的 个 人 、 非 企业 性 单位 、 不 经 常 发 生 应 税 行 为 的 企业 ， 视 同 小 规 
模 纳税 人 纳税 
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5.3.2 营业 税 


营业 税 是 以 纳税 人 从 事 经 营 活动 的 营业 额 或 销售 额 为 课 税 对 象征 收 的 一 个 税种 ， 属 于 流 
转 税 的 范畴 。 
营业 税 的 税目 、 税 率 见 表 5-8 。 
表 5-8 营业 税 税目 、 税 率 









































































































































税目 ЛЕА 78 В 税率 
一 、 交 通 运 输 } 陆路 运输 、 水 路 运输 、 航 空运 输 、 管 道 运 输 、 装 印 搬 运 3% 
二 、 建 筑 业 建筑 、 安 装 、 修 缮 、 装 饰 及 其 他 工程 作 ， 3% 
三 、 金 融 保 险 ， 5% 
中、 邮电 通信 3% 
五 、 文 化 体育 ， 3% 
六 、 娱 乐 业 КЛ, Ял. КМ OK 歌舞 厅 、 音 乐 茶座 、 台 球 、 高 尔 夫 球 、 保 龄 球 、 游 艺 5% -20% 
七 、 服 务 业 代理 业 、 旅 店 业 、 饮 食 业 、 旅 游 业 、 仓 储 业 、 租 赁 业 、 广 告 业 及 其 他 服务 业 5% 
八 、 转 让 无 形 资产 转让 土地 使 用 权 、 专 利 权 、 非 专利 技术 、 商 标 权 、 著 作 权 、 商 誉 5% 
九 、 销 售 不 动产 销售 建筑 物 及 其 他 土地 附着 物 5% 




















5.3.3 消费 税 


消费 税 是 以 特定 的 消费 品 作为 课 税 对 象 课 征 的 一 种 税 ， 目 前 确定 的 消费 税 只 有 烟 、 酒 、 
化 妆 品 等 11 种 产品 。 消 费 税 实行 价 内 税 ， 在 批发 、 零 售 等 环节 ， 因 为 价款 中 已 包含 消费 税 ， 
因此 不 再 缴纳 消费 税 。 
消费 税 的 税目 及 税率 见 表 5-9， 表 中 包括 11 个 税目 共 25 个 税率 。 
表 5-9 消费 税 的 税目 及 税率 

































































































































































税 Н 征收 范围 计 税 单位 | 税率 (税额 ) 
1) 甲 类 卷烟 (包括 各 种 进口 卷烟 ) 45% 
2) 乙 类 卷烟 40% 
一 、 烟 
3) 雪茄 烟 40% 
4) 烟丝 30% 
1) 粮食 白酒 25% 
2) ЖЗЕНІН 15% 
3) 黄酒 240 元 
二 、 酒 及 酒精 с і 2 
4) 17 220 元 
5) 其 他 酒 10% 
6) 酒精 5% 
三 、 化 妆 品 包括 成 套 化 妆 品 30% 
四 、 护 肤 护 发 品 17% 
五 、 贵 重 首饰 及 珠宝 玉石 包括 各 种 金 、 银 、 珠 宝 首 饰 及 珠宝 玉石 10% 
六 、 鞭 炮 、 焰 火 15% 
Е L 0.2 元 
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(2) 
税目 征收 范围 计 税 单位 | 税率 (税额 ) 
八 、 柴 油 1, 0.1 元 
九 、 汽 车 轮胎 10% 
十 、 摩 托 车 Еш 
1) 小 轿车 气 包 容量 
( 排 气量 ， 下 同 ) 在 2200mL 以 上 的 ( 含 2200mL) 8% 
气 包 容量 在 1000 ~2000mL 的 ( 含 1000mL) 5% 
气 饶 容量 在 1000mL 以 下 的 3% 
十 人 汽车 2) 越野 车 (四 轮 驱动 ) 气 缸 容 量 在 2400mL 以 上 的 ( 含 5% 
= 
2400mL) 
气 氏 容量 在 2400mL 以 下 的 3% 
3) 小 客车 (22 座 以 下 面包 车 ) 气 包容 量 在 2000mL 以 5% 
上 的 ( 含 2000mL) 
气 氏 容量 在 2000mL 以 下 的 3% 
5.3.4 资源 税 


资源 税 是 对 开发 的 资源 及 因 资 源 条 件 和 开发 条 件 差 异 ， 客 观 形 成 的 级 差 收 入 征收 的 一 种 





















































Жі. 
资源 税 的 税目 及 税额 见 表 5-10。 
表 5-10 资源 税 的 税目 及 税额 
税 目 税额 幅度 
一 、 原 油 8 ~30 元/t 
二 、 天 燃气 2 ~15 元 /km 
с. жж 0.3 ~5 元 /t 
四 、 其 他 非 金 属 矿 原矿 0.5 ~ 20 元 /或 者 т? 
五 、 黑 色 金 属 矿 原 矿 2 ~30 元 /t 
六 、 有 人 色 金 属 矿 原矿 0.4~30 元 /t 
七 、 盐 
固体 盐 10 ~ 60 24/1 
液体 盐 ( 指 卤水 ) 2-10 元 人 


5.3.5 企业 所 得 税 











现行 《中 华人 民 共 和 国企 业 所 得 税法 》 规 定 :“ 在 中 华人 民 共 和 国境 内 ， 企 业 和 











其 他 取得 





收入 的 组 织 ( 以 下 统称 企业 ) 为 企业 所 得 税 的 纳税 人 ， 依 照 本 法 的 规定 缴纳 企业 所 得 税 。 
企业 所 得 税 的 税率 为 25% 的 比例 税率 。 
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原 " 企 业 所 得 税 暂行 条 例 ” 规 定 ， 企 业 所 得 税 税率 是 33% ， 另 有 两 档 优惠 税率 ， 全 年 应 
纳税 所 得 额 3 ~ 10 万 元 的 ， 税 率 为 27% ， 应 纳税 所 得 额 3 万 元 以 下 的 ， 税 率 为 18% ; 特区 
和 高 新 技术 开发 区 的 高 新 技术 企业 的 税率 为 15% 。 外 资 企 业 所 得 税 税率 为 30% ， 另 有 3% 
的 地 方 所 得 税 。 新 所 得 税法 规定 法 定 税率 为 25% ， 内 资 企 业 和 外 资 企业 一 致 ， 国 家 需要 重 
点 扶持 的 高 新 技术 企业 为 15% ， 小 型 微利 企业 为 20% ， 非 居民 企业 为 20% 。 

企业 应 纳 所 得 税额 = 当期 应 纳税 所 得 额 x 适用 税率 
应 纳税 所 得 额 = 收入 总 额 -准予 扣除 项 目 金额 

企业 所 得 税 的 税率 即 据 以 计算 企业 所 得 税 应 纳税 额 的 法 定 比 率 。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国 
企业 所 得 税 暂行 条 例 》 的 规定 ，2008 年 新 的 《中 华人 民 共 和 国 所 得 税法 》 规 定 一 般 企业 所 得 税 
的 税率 为 25% 。 

非 居民 企业 在 中 国境 内 设立 机 构 、 场 所 的 ， 应 当 就 其 所 设 机 构 、 场 所 取得 的 来 源 于 中 国 
境内 的 所 得 ， 以 及 发 生 在 中 国境 外 但 与 其 所 设 机 构 、 场 所 有 实际 联系 的 所 得 ， 缴 纳 企业 所 得 
税 。 

非 居 民企 业 在 中 国境 内 未 设立 机 构 、 场 所 的 ， 或 者 虽 设 立 机 构 、 场 所 但 取得 的 所 得 与 其 
所 设 机 构 、 场 所 没有 实际 联系 的 ， 应 当 就 其 来 源 于 中 国境 内 的 所 得 缴纳 企业 所 得 税 。 适 用 税 
率 为 20% ， 现 在 减 按 10% 的 税率 征收 。 

符合 条 件 的 小 型 微利 企业 ， 减 按 20% 的 税率 征收 企业 所 得 税 。 

国家 需要 重点 扶持 的 高 新 技术 企业 ， 减 按 15% 的 税率 征收 企业 所 得 税 。 


5.3.6 土地 增值 税 


土地 增值 税 是 对 有 偿 转 让 国有 土地 使 用 权 、 地 上 建筑 物 及 附着 物 (简称 转让 房地产 ) 并 
取得 收入 的 单位 和 个 人 征收 的 一 种 地 方 税 。 对 土地 增值 额 的 课 税 ， 其 实质 是 对 土地 收益 或 者 
说 是 对 地 租 课 税 。 

土地 增值 税 的 计 税 依据 ， 为 纳税 人 转让 房地产 所 取得 的 增值 额 ， 即 纳税 人 转让 国有 土地 
使 用 权 及 地 上 建筑 物 、 附 着 物产 权 取 得 的 收入 (包括 货币 收入 、 实 物 收 入 和 其 他 收入 ) 减 除 
税法 规定 的 扣除 项 目 后 的 余额 。 

计算 土地 增值 额 时 ， 人 允许 扣除 以 下 项 目 : 

1) 取得 土地 使 用 权 所 支付 的 金额 。 对 于 通过 有 偿 转 让 方式 取得 的 土地 使 用 权 ， 其 扣除 
金额 为 纳税 人 在 受 让 国有 土地 使 用 权时 所 支付 的 出 让 金 ; 对 于 通过 行政 划拨 方式 无 偿 取 得 土 
地 使 用 权 的 ， 其 扣除 金额 为 转让 土地 使 用 权时 按 规定 补 交 的 出 让 金 或 征地 时 已 支付 的 土地 征 
用 费 及 拆迁 补偿 费 。 

2) 开发 土地 的 成 本 、 费 用 。 

3) 新 建 房 及 配套 设施 的 成 本 、 费 用 。 含 前 期 工程 费 、 建 筑 安 装 工程 费 、 基 础 设施 费 、 
公共 配套 设施 费 、 开 发 间接 费用 及 建设 期 间 发 生 的 利息 支出 等 。 

4) 旧 房 及 建筑 物 的 评 佑 价格。 是 指 房屋 建筑 物 的 重 置 成 本 价 乘 以 成 新 度 折扣 率 后 的 价 
格 。 

5) 转让 房地产 有 关 的 税金 。 包 括 在 出 售 房地产 时 所 支付 的 增值 税 、 城 市 建设 维护 税 、 
教育 费 附 加 。 

6) 财政 部 规定 的 其 他 扣除 项 目 。 
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土地 增值 税 税率 (四 级 超额 累进 税率 ) 见 表 5-11 。 
表 5-11 土地 增值 税 税率 ( 四 级 超额 累进 税率 ) 





























增值 额 幅度 税率 
1) 增值 额 未 超过 扣除 项 目 金 额 50% 的 部 分 30% 
2) 增值 额 超过 扣除 项 目 金额 50% 、 未 超过 扣除 项 目 金 额 100% 的 部 分 40% 
3) 增值 额 超过 扣除 项 目 金额 100% 、 未 超过 扣除 项 目 金额 200% 的 部 分 50% 
4) 增值 额 超过 扣除 项 目 金 额 200% 的 部 分 60% 





























5.3.7 城市 维护 建设 税 


城市 维护 建设 税 ， 是 对 税法 规定 缴纳 增值 税 、 消 费 税 、 营 业 税 的 单位 和 个 人 征收 ， 专 月 
于 城市 维护 建设 的 一 个 税种 。 

城市 维护 建设 税 ， 是 以 纳税 人 实际 缴纳 的 增值 税 、 消 费 税 、 营 业 税 的 税额 为 计 税 依据 。 
规定 的 税率 如 下 : 

纳税 人 所 在 地 在 市 区 的 ， 税 率 为 7% ; 

纳税 人 所 在 地 在 县 城 、 建 制 镇 的 ， 税 率 为 5% ; 

纳税 人 所 在 地 不 在 市 区 、 县 城 或 建制 镇 的 ， 税 率 为 1% 。 


5.3.8 车 船 使 用 税 


车 船 使 用 税 是 对 行驶 于 公共 道路 的 车 辆 和 航行 于 中 国境 内 河流 、 湖 泊 或 领海 口岸 的 船 
舶 ， 按 照 其 种 类 、 吨 位 和 规定 的 税额 计算 征收 的 一 种 税 。 
车 船 使 用 税 是 以 车 船 的 辆 数 或 吨位 数 为 计 税 依据 。 车 辆 除 载 重 汽车 按 净 吨位 以 外 ， 都 按 
辆 计 征 ; 机 动 船 按 净 吨位 计 征 ; 非 机 动 船 按 载重 吨位 计 征 。 税 额 见 表 5-12 及 表 5-13 。 
表 5-12 船舶 税额 
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类 别 计 税 标准 每 年 税额 备注 
150t 以 下 每 吨 1. 20 元 
151 ~ 5001 每 吨 1. 60 元 
501 ~ 15001 每 吨 2. 20 元 
机 动 船 a Н 按 净 吨位 计 征 
1501 ~ 30001 每 吨 3. 20 元 
3001 ~ 10000t 每 吨 4.20 元 
10001t 以 上 每 吨 5. 00 元 
10t 以 下 每 吨 0. 60 元 
11 ~ 501 每 吨 0. 80 元 
非 机 动 船 51 ~150t 每 吨 1.00 元 按 载重 吨位 计 征 
151 ~ 3001 每 吨 1. 20 元 
300t 以 上 每 吨 1. 40 元 
车 船 使 用 税 的 适用 税额 ， 有 两 个 税额 表 。 船 舶 采用 固定 税额 由 全 国 统一 规定 《船舶 税额 














表 》; 车 辆 采用 幅度 税额 ， 由 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 在 规定 幅度 内 根据 当地 的 具体 情况 确定 
本 地 区 适用 的 固定 税额 。 
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%5-3 按 载重 吨位 计 征 车 辆 税额 












































类 别 项 目 计 税 标准 每 年 税额 备注 
乘 人 汽车 每 辆 60 ~ 320 元 
Т ЖЕ 按 净 吨位 每 吨 16~60 元 
机 动车 包括 电车 
а 二 轮 摩 轮 车 每 辆 20 ~ 60 元 
三 轮 摩托 车 每 辆 32 ~ 80 元 
人 力 驾 驶 每 辆 1.20 ~24 元 和 
сы 其 他 
非 机 动车 畜 力 驾驶 每 辆 4 -32 元 
2 а 力 拖 行车 辆 
行车 每 辆 2-4 








5.3.9 房产 税 与 契税 


房产 税 是 以 房产 为 征 税 对 象 ， 按 房产 价值 或 出 租 租金 收入 征收 的 一 种 税 。 

契税 是 对 某 些 财产 在 买卖 、 典 当 、 赠 与 和 交换 而 订立 契约 时 向 承受 人 征收 的 一 种 税 。 
房产 税 的 计算 方法 有 : 
1) 按 房产 原 值 一 次 扣 减 10% ~30% 后 的 余 值 计算 : 
年 应 纳税 额 = 房产 账面 原 值 x (1 – 10% 2 30% ) х1. 2% 
2) 按 租金 收入 计算 : 
年 应 纳税 额 = 年 租金 收入 x 适用 税率 (12% ) 


契税 是 土地 、 房 屋 权 属 转移 时 向 

































































其 承受 者 征收 的 一 种 税收 ， 现 行 的 《中华 人民 共 和 国 契 


税 暂行 条 例 》 于 1997 年 10 月 1 日 起 施行 。 在 中 国境 内 取得 土地 、 房 屋 权 属 的 企业 和 个 人 ， 
应 当 依 法 缴纳 契税 。 上 述 取得 土地 、 房 屋 权 属 包括 下 列 方式 : 国有 土地 使 用 权 出 让 ， 土 地 使 


用 权 转 让 (包括 出 售 、 


























赠与 和 交换 ) ， 房 屋 买 卖 、 赠 与 和 交换 。 以 下 列 方式 转移 土地 房屋 权 
属 的 ， 视 同 土地 使 用 权 转 让 、 房 屋 买 卖 或 者 房屋 赠与 征收 契税 : 以 土地 、 房 屋 权 属 作 价 投 





资 、 入 股 ， 以 土地 、 房 屋 权 属 抵偿 债务 ， 以 获奖 的 方式 承受 土地 、 房 屋 权 属 ， 以 预购 方式 或 


者 预付 集资 建 房 款 的 方式 承受 土地 、 房 屋 权 忆 





5.3.10 土地 使 用 税 
城镇 土地 使 用 税 是 对 在 城市 、 县 城 、 建 制 镇 和 工矿 区 范围 内 使 用 土地 的 单位 和 个 人 ， 按 












































其 实际 占用 的 土地 面积 征收 的 一 种 税 。 











5. 契税 实行 3% ~5% 的 幅度 比例 税率 。 

















土地 使 用 税 采用 分 类 定额 幅度 税率 ， 每 1m 年 税额 见 表 5-14。 
表 5-14 土地 使 用 税 
地 域 ВИ Гои (т> + 元 )] 
大 城市 1.5 ~30 
中 等 城市 1.2 ~24 
小 城市 0.9 ~18 
县 城 、 建 制 镇 、 工 矿区 0.3 ~12 











具体 适用 税额 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 在 上 述 规定 的 幅度 内 ， 根 据 市 政 建设 状况 
和 经 济 繁荣 程度 等 条 件 确 定 。 








5 工程 造价 的 构成 · 277 · 





5.3.11 耕地 占用 税 
耕地 占用 税 是 对 占用 耕地 建 房 或 从 事 其 他 非 农 业 建设 的 单位 和 个 人 征收 的 一 种 税 。 
耕地 占用 税 的 征 税 范围 包括 国家 所 有 和 集体 所 有 的 耕地 。 耕 地 是 指 用 于 种 植 农作物 的 土 
地 (包括 菜 地 、 园 地 ) ， 占 用 前 3 年 内 曾 用 于 种 植 农作物 的 土地 ， 也 视 为 耕地 。 
耕地 占用 税额 见 表 5-15, 



























































表 5-15 耕地 占用 税 









































地 域 (以 县 为 单位 计算 的 人 均 耕 地 面积 ) 税额 人/( 元 jm” ) 
1 亩 以 下 ( 含 1 亩 ) 10 ~ 50 
1-2 (52714) 8-40 
2-3 6-30 
3 亩 以 上 5-25 











各 地 适用 税额 ， 由 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 在 规定 税额 范围 内 根据 本 地 区 的 情况 具体 确 





定 。 
5.3.12 印花 税 
印花 税 是 对 经 济 活 动 和 经 济 交往 中 书 立 、 领 受 税法 列举 的 凭证 征收 的 一 种 税 。 
印花 税 税目 包括 如 下 五 类 : 
1) 合同 或 具有 合同 性 质 的 凭证 。 
2) 产权 转移 书 据 。 
3) 营业 账 每 。 
4) 权利 许可 证 照 。 
5) 经 财政 部 确定 的 其 他 凭证 。 
印花 税目 及 税率 见 表 5-16, 


























表 5-16 印花 税 税目 及 税率 


































































































税目 税率 
购销 合同 0. 3%o 
加 工 承揽 合同 0. 5%o 
建设 工程 勘察 设计 合同 0. 5%o 
建筑 安装 工程 承包 合同 0. 3%o 
财产 租赁 合同 1% 
货物 运输 合同 0. 5%o 
仓储 保管 合同 1%о 
НЕН 0. 05%о 
财产 保险 合同 1% 
技术 合同 0. 3%o 
产权 转移 书 据 0. 5%o 
资金 账簿 0. 5%o 
其 他 账簿 5 元 /本 
权利 许可 证 照 5 元 / 份 
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5.3.13 关税 


关税 是 对 进出 关 境 的 货物 和 物品 课 征 的 税种 ， 是 商品 流转 课 税 的 一 种 形式 。 

关税 税率 是 根据 我 国 关税 的 基本 原则 制定 的 。 关 税 的 税率 分 为 进口 税率 和 出 口 税率 。 进 
口 税率 又 分 为 最 低 税率 和 普通 税率 两 种 。 凡 是 与 我 国有 贸易 互利 条 约 或 协定 的 国家 ， 购 运 的 
进口 货物 ， 应 按 最 低 税率 (优惠 税率 ) 征 税 ; 反之 ， 则 按 普通 税率 征 税 。 

进口 税 税 级 ,包括 免税 品 共 有 18 级 ， 其 级 差 贯彻 税率 低 、 差 幅 小 ， 税率 高 、 差 幅 大 原 
则 ， 分 为 四 组 。 

第 一 组 : 最 低 税 率 从 3% ~15% 分 6 个 税 级 ， 各 级 税率 级 差 为 3% 。 普 通 税率 除 免 税 外 ， 
比 最 低 税率 各 级 提高 5% ШІ 8% ~20% 。 

第 二 组 : 最 低 税 率 从 20% ~40% 分 5 个 级 税率 ， 各 级 级 差 为 5% 。 普 通 税率 各 级 提高 
10% ， 即 30% -50%. 

第 三 组 : 最 低 税率 从 50% ~ 80% 分 4 级 税率 ,各 级 级 差 为 10% 。 普 通 税 率 为 70% ~ 
100% 。 
第 四 组 : 最 低 税率 为 100% 、120% 、150% 三 级 。 普 通 税率 为 130% 、150% 和 180% 。 

出 口 税率 目前 定 有 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, 100% 8 个 税 级 。 
进口 货物 应 纳 关 税额 的 计算 公式 为 : 
应 纳 关税 税额 = 进口 应 税 货品 数量 x 单位 完税 价格 x 适用 关税 税率 


5.3.14 教育 费 附 加 


教育 费 附加 是 对 缴纳 产品 税 、 增 值 税 、 营 业 税 的 单位 和 个 人 ， 按 照 实 际 缴纳 的 产品 税 、 
增值 税 、 营 业 税 ， 附 加 征收 的 一 种 专项 基金 。 目 前 教育 费 附 加 的 附加 率 为 3% 。 

计算 方法 : 

1) 一 般 公式 : 

应 纳 教育 费 附 加 额 = 实际 缴纳 的 增值 税 、 营 业 税 、 消 费 税 合计 税额 x 教育 费 附加 率 

2) 对 从 事 生产 卷烟 和 经 营 烟 叶 产 品 的 单位 ， 其 应 纳 教育 费 附加 额 的 计算 为 : 

应 纳 教育 费 附 加 额 = 实际 缴纳 的 增值 税 、 营 业 税 、 消 费 税 合计 税额 
x 教育 费 附加 率 x 50% 
























































ІН 48 Ы 
























































































































































































































































































































































图 表 号 图 表 名 页 码 
表 1-1 国际 单位 制 (SI) 的 基本 单位 1 
表 12 国际 单位 制 (S1) 中 包括 辅助 单位 在 内 的 具有 专门 名 称 的 导出 单位 1 
表 1.3 可 与 国际 单位 制 (SI) 单 位 并 用 的 我 国法 定 计量 单位 2 
表 1-4 于 构成 十 进 倍数 和 分 数 单位 SI 词 头 2 
表 1.5 米 制 与 英美 制 长 度 单位 换算 3 
21-6 米 制 与 市 制 长 度 单 位 换 和 2 
#17 米 制 与 英美 制 面积 单位 换算 4 
3 1-8 米 制 与 日 制 面积 单位 换算 4 
表 1-9 米 制 与 市 制 面积 单位 换算 5 
表 1-10 米 制 与 英美 制 体积 和 容积 单位 换算 5 
表 1-11 米 制 与 日 制 体积 和 容积 单位 换算 6 
表 1-12 米 制 与 俄 制 体积 和 容积 单位 换算 6 
表 1-13 米 制 与 市 制 体积 和 容积 单位 换算 6 
表 1-14 米 制 与 英美 制 质量 单位 换算 7 
表 1-15 米 制 与 市 制 质量 单位 换算 
表 1-16 单位 长 度 的 质量 换算 2 
表 1-17 单位 体积 容积 的 质量 换算 8 
41-418 平面 图 形 面 积 8 
表 1-19 P 值 11 
表 1-20 多 面体 的 体积 和 表面 积 11 
#121 物料 堆 体积 计算 14 
表 1-22 椭圆 抛物 面 扁 沉 系列 系数 15 
表 2-1 总 平面 图 例 18 
表 22 道路 与 铁路 图 例 23 
22-3 管线 图 例 27 
#24 园林 景观 绿化 图 例 28 
表 2.5 常用 建筑 构造 及 配件 图 例 30 
表 2-6 水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 ш 
#27 常用 建筑 材料 图 例 е? 
#28 普通 钢筋 
表 2-9 预 应 力 钢筋 46 
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%) 
图 表 号 图 表 名 页 码 
2:2-10 钢筋 网 片 4 
表 2-11 钢筋 的 焊接 接头 47 
表 2-12 钢筋 画 法 48 
%2-13 常用 型 钢 的 标注 方法 53 
表 2-14 螺栓 、 孔 、 电 焊 锦 钉 的 表示 方法 54 
22-15 ЖЗНЕ ЛІ ЫТ Әр 58 
42-16 常用 木 构件 断面 的 表示 方法 62 
表 2-17 木 构件 连接 的 表示 方法 63 
表 2-18 导体 和 连接 件 64 
22-19 基本 无 源 元 件 07 
表 2-20 电机 、 变 电 所 、 启 动 器 69 
表 221 关 、 控 制 和 保护 器 件 70 
表 2-22 管道 图 例 72 
#223 管道 附件 74 
#224 管道 连接 76 
表 2-25 管件 18 
42-26 阀门 17 
#2227 给 水 配件 78 
922-528 消防 设施 79 
#229 卫生 设备 及 水 池 81 
42-30 小 型 给 水 排水 构筑 物 82 
22-31 给 水 排水 设备 83 
表 2-32 仪表 84 
表 2-33 水 、 汽 管道 代号 59 
# 2-34 水 、 汽 管道 阀门 和 附件 图 例 86 
22-35 风 道 代号 88 
222-36 жын, ГІНЕ 93 
#2237 风口 和 附件 代号 
22-38 И 2 98305 48. Р 92 
表 2-39 调控 装置 及 仪表 图 例 93 
%|2-1 钢筋 在 楼 板 配 筋 图 中 的 表示 方法 48 
2.2 楼 板 配 筋 较 复 杂 的 表示 方法 49 
%2-3 梁 纵 、 横 断面 图 中 钢筋 表示 方法 49 
12-4 钢筋 尺寸 标注 法 2 
82.5 构件 中 钢筋 简化 表示 方法 50 
82.6 构件 配 筋 简化 表示 方法 51 
































































































































































































































































































































































































































Аж Ж 1] 281 

(28) 

图 表 号 图 表 名 页 码 
%| 2-7 构件 配 筋 简化 表示 方法 51 
到 2-8 预 坦 件 的 表示 方法 Е 
4 2-9 司 一 位 置 正 、 反 面 预 埋 件 相同 的 表示 方法 52 
%12-10 同一 位 置 正 、 反 面 预 埋 件 不 相同 的 表示 方法 52 
42-1 预 留 孔 、 洞 及 预 坦 套 管 的 表示 方法 52 
%|2-12 单 面 焊 缝 的 标注 方法 89 
812-13 双 面 焊 颖 的 标注 方法 56 
5 2-14 3 个 以 上 焊 件 的 焊 颖 标注 方法 56 
到 2-15 一 个 焊 件 带 坡 口 的 焊 颖 标注 方法 56 
412-16 不 对 称 坡 口 焊 颖 的 标注 方法 
到 2-17 不 规则 爆 颖 的 标注 方法 57 
到 2-18 相同 爆 颖 的 标注 方法 а 
4 2-19 现场 爆 缝 的 表示 方法 2 
% 2-20 两 构件 重心 不 重合 的 表示 方法 60 
到 2-21 弯曲 构件 尺寸 的 标注 方法 60 
4 2-22 切割 板材 尺寸 的 标注 方法 9, 
%| 2-23 节点 尺寸 及 不 等 边 角 钢 的 标注 方法 61 
到 2-24 节点 尺寸 的 标注 方法 61 
4 2-25 缀 板 的 标注 方法 рі 
到 2-26 非 焊 接 节点 板 尺寸 的 标注 方法 62 
表 3-1 常用 楼 (地 ) 面 构造 102 
到 3-1 砖 基础 а 
4 3-2 毛 石 基础 ШЕ 
到 3-3 混凝土 基础 96 
到 3-4 钢筋 混凝土 基础 20 
4 3-5 柱 下 条 形 基 础 6 
到 3-6 井 格 基础 96 
%| 3-7 独立 基础 97 
83-8 徐 片 基础 和 箱 形 基础 0 
4 3-9 桩 基础 22 
43-10 楼 板 的 类 型 98 
到 3-11 空心 板 100 
到 3-12 预制 板 在 墙 上 、 梁 上 的 搁置 00 
5| 3-13 ЖАР 07 
83-14 实 铺 地 层 构 造 101 
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( 续 ) 
习 表 号 图 表 名 页 码 
到 3-15 踢 脚 线 构造 0 
%| 3-16 楼 地 面 变形 缝 А 
43-17 楼 梯 的 组 成 19 
913-18 楼 梯形 式 示意 图 109 
813-19 楼 梯 间 的 平面 形式 106 
813-20 现 浇 板 式 、 梁 板式 楼 梯 Ші 
4 3-21 预制 悬 挑 踏步 楼 梯 А 
813-22 中 型 构件 装配 式 楼 梯 109 
% 3-23 大 型 构件 装配 式 楼 梯 
4 3-24 屋顶 组 成 0 
4| 3-25 卷 材 防水 屋面 的 基本 构造 
% 3-26 女儿 墙 泛 水 构造 аа 
到 3-27 Ч Н КЕЕ а 
83.28 ВЕЕ ТА а М5 
4| 3-29 横 墙 承重 152 
到 3-30 屋 架 承重 Ма 
% 3-31 保温 层 位 于 结构 层 与 防水 层 之 间 3 
到 3-32 倒 铺 保 温 油 秸 屋 面 
| 3-33 保温 层 与 结构 层 结合 ЫЗ 
813-34 质 棚 层 保温 构造 
4 3-35 ЕТ НЫН 5 
% 3-36 坡 屋 顶 的 隔 热 与 通风 
到 3-37 吊顶 通风 115 
%| 3-38 无 组 织 排水 115 
4| 3-39 有 组 织 外 排水 Не 
5| 3-40 有 组 织 内 排水 8 
4 3-41 平 开 木 门 的 组 成 2 
41 3-42 木 窗 的 组 成 ШЫ. 
813-43 双 层 平 开 木 窗 构造 118 
4| 3-44 铝 合金 窗 框 与 墙 体 的 固定 方式 118 
813-45 阳台 的 类 型 114 
%| 3-46 阳台 的 结构 形式 ы 
4| 3-47 阳台 栏杆 形式 
司 3-48 阳台 排水 构造 0 
5| 3-49 雨 篷 构造 149 
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(2) 

图 表 号 图 表 名 页 码 
表 4-1 土石 方 工程 工程 量 计算 公式 121 
表 42 土方 工程 放 坡 系数 го 
表 4-3 基础 施工 所 需 工 作 面 宽度 C 计 自 126 
表 4-4 常用 方 格 网 点 计算 公式 126 
表 4-5 方 格 网 距 20m 施工 高 度 总 和 YY 六 按 0. Im 时 底面 为 三 角形 、 五 边 形 的 体积 127 
表 4-6 ЖЖ КИН 30m 施工 高 度 总 和 hh 按 0.1m 时 底面 为 三 角形 、 五 边 形 的 体积 128 
#47 方 格 网 距 20m 施工 高 度 总 和 5h 按 0.1m 时 底面 为 梯形 的 体积 132 
表 4-8 方 格 网 距 30m 施工 高 度 总 和 了 了 h 按 0.1m 时 底面 为 梯形 的 体积 133 
%49 地 坑 放 坡 宽度 KU(Cm) 及 角 锥 体积 -AP 135 
表 4-10 地 槽 放 坡 断 面 面 积 ( 双 面 КН?) ІЗІ 
表 4-11 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 KK=0.10 时 ) 139 
24-12 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 K=0.25 时 ) 142 
表 4-13 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 K=0.30 时 ) 144 
表 4-14 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 K=0. 33 时 ) 147 
# 4-15 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 K=0.50 时 ) 149 
表 4-16 党 用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 K=0. 67 时 ) 152 
表 4-17 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 K=0.75 时 ) 154 
24-18 常用 放 坡 圆 坑 挖 方 量 ( 当 K=1. 00 时 ) 157 
34-19 土石 方 体 积 折算 系数 139 
24-20 土壤 及 岩石 ( 普 氏 ) 的 分 类 122 
表 4-21 桩 基础 工程 工程 量 计算 162 
44-22 岩石 风化 程度 164 
表 4-23 预制 钢筋 混凝土 方 桩 体积 164 
24-24 钢筋 混凝土 圆 桩 体积 164 
表 4-25 常用 人 工 挖 孔 桩 标准 段 护 壁 和 桩 芯 混 凝 土 量 ( 壁 厚 0.10m， 高 度 1. 00m) 165 
#426 土质 鉴别 166 
24-27 砌 筑 工程 工程 量 计算 180 
24-28 砖 基础 大 放 脚 折 加 高 度 169 
表 4-29 砖 操 基础 大 放 脚 增加 体积 169 
表 4-30 标准 砖 等 高 式 砖 墙 基 大 放 脚 折 加 高 度 170 
表 4-31 等 高 式 砖 基 础 断面 面积 170 
表 4-32 等 高 式 砖 柱 基础 体积 173 
表 4-33 附 墙 砖 抬 等 高 式 基础 体积 ( 凸 出 部 分 ) 175 
表 4-34 标准 砖 间隔 式 墙 基 大 放 脚 折 加 高 度 175 
3224-35 不 等 高 式 砖 基础 断面 面积 176 
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2) 
图 表 号 图 表 名 页 码 
表 4-36 不 等 高 式 砖 柱 基 础 体积 179 
表 4-37 附 墙 砖 吉 不 等 高 式 砖 柱 基 础 体积 ( 凸 出 部 分 ) 181 
表 4-38 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 工程 量 计 算 182 
表 4-39 构造 柱 折 算 截面 面积 191 
表 4-40 常用 锥 形 杯 口 基础 体积 192 
表 4-41 钢筋 混凝土 倒 圆 锥 形 薄 壳 基础 体积 计算 公式 193 
表 4-42 钢筋 混凝土 倒 圆 台 基 础 体积 计算 公式 194 
表 4-43 圆 弧 面 积 系 数 K 195 
表 4-44 钢筋 的 工程 量 计算 197 
表 4-45 热 轧 圆 钢 和 方 钢 的 尺寸 及 理论 质量 200 
表 4-46 冷 轧 扭 钢筋 公称 截面 面积 和 理论 质量 202 
表 4-47 热 轧 光 圆 钢筋 的 公称 横 截 面 面 积 与 公称 质量 202 
24-48 热 轧 带 肋 钢 筋 的 公称 横 截 面 面 积 与 理论 重量 203 
表 4-49 常见 形式 钢筋 长 度 计算 203 
表 4-50 常用 光 圆 钢筋 弯 钧 增加 长 度 205 
24-51 МЕ ЛН ЛИ) Я АО 25 р О 207 
#4 4-52 钢筋 混凝土 圆柱 每 米 高 度 内 螺旋 短 筋 长 度 209 
表 4-53 混凝土 保护 层 的 最 小 厚度 с 210 
表 4-54 混凝土 结构 的 环境 类 别 210 
表 4-55 纵向 受 力 的 冷 轧 扭 钢筋 及 预 应 力 冷 轧 扭 钢筋 的 混凝土 保护 层 最 小 厚度 211 
表 4-56 冷 轧 带 肋 钢筋 的 混凝土 保护 层 最 小 厚度 211 
表 4-57 保护 层 和 秒 筋 直径 不 同 的 矩 ( 方 ) 形 锋 筋 长 度 ( 每 个 籍 筋 ) 简 化 计算 211 
表 4-58 保护 层 和 复 筋 直径 不 同 的 圆 形 禾 筋 长 度 ( 每 个 短 筋 ) 简化 计算 212 
表 4-59 常用 抗震 结构 矩 ( 方 ) 形 箱 筋 长 度 (每 个 短 筋 ) 简化 计算 ( 主 筋 保 护 层 厚度 25mm ) 212 
表 4-60 常用 抗震 结构 和 矩 ( 方 ) 形 短 筋 长 度 ( 每 个 短 筋 ) 简化 计算 ( 主 筋 保护 层 厚度 30mm) 212 
表 4-61 常用 抗震 结构 圆 形 短 筋 长 度 (每 个 簿 筋 ) 简化 计算 ( 主 筋 保护 层 厚度 25mm) 213 
表 4-62 常用 抗震 结构 圆 形 短 筋 长 度 ( 每 个 短 筋 ) 简化 计算 ( 主 筋 保 护 层 厚度 30mm ) 213 
表 4-63 常用 非 抗震 结构 矩 ( 方 ) 形 短 筋 长 度 ( 每 个 短 筋 ) 简化 计算 ( 主 筋 保护 层 厚 度 25mm) 213 
表 4-64 常用 非 抗震 结构 矩 ( 方 ) 形 短 筋 长 度 ( 每 个 短 筋 ) 简化 计算 ( 主 筋 保护 层 厚 度 30mm ) 214 
表 4-65 常用 非 抗 震 结 构 圆 形 短 筋 长 度 ( 每 个 短 筋 ) 简化 计算 ( 主 筋 保 护 层 厚度 25mm ) 214 
表 4-66 常用 非 抗 震 结构 圆 形 逢 筋 长 度 ( 每 个 短 筋 ) 简化 计算 ( 主 筋 保护 层 厚 度 30mm ) 215 
表 4-67 纵向 受 拉 钢筋 的 最 小 搭 接 长 度 215 
表 4-68 纵向 受 拉 冷 轧 带 肋 钢筋 搭 接 接头 的 最 小 拱 接 长 度 215 
表 4-69 钢筋 混凝土 构件 纵向 受 拉 冷 轧 带 肋 钢筋 最 小 锚固 长 度 215 
表 4-70 预 应 力 冷 轧 带 肋 钢筋 最 小 锚固 长 度 216 
表 4-71 预 应 力 冷 轧 带 肋 钢筋 的 预 应 力 传递 长 度 216 





















































































































































































































































































































































































































































Аж жя 285 

Ж) 

图 表 名 页 人 码 

冷 轧 扭 钢筋 的 最 小 锚固 长 度 216 
门窗 及 木 结 构 工 程 工程 量 计 算 217 
屋 架 杆 件 长 度 系 数 219 
原木 材积 220 
楼 地 面 工 程 工程 量 计算 221 
垫 层 材料 配 比 量 224 

热 层 材料 压缩 系数 及 损耗 率 224 
屋面 及 防水 工程 工程 量 计算 225 
常用 坡度 系数 227 
党 面 找 坡 层 平均 折算 厚度 230 
装修 工程 工程 量 计算 232 
单 层 木门 工程 量 系数 233 
单 层 木 窗 工 程 量 系数 233 
木 地 板 工程 量 系数 234 
木 扶手 (不 带 托 板 ) 工 程 量 系数 234 
其 他 木材 面 工 程 量 系数 234 
平板 屋面 涂 刷 磷 化 、 锌 黄 底 漆 工 程 量 系数 234 
单 层 钢 门窗 工程 量 系数 235 
其 他 金属 面 工程 量 系 数 235 
软 母 线 安装 预 留 长 度 235 
硬 母 线 配 置 安装 预 留 长 度 236 
盘 、 箱 、 柜 的 外 部 进出 线 预 留 长 度 236 
滑 触 线 安装 附加 和 预 留 长 度 236 
直 埋 电缆 的 挖 、 填 土 ( 石 ) 方 量 236 
电缆 敷设 的 附加 长 度 237 
运输 重量 237 
各 类 土质 的 放 坡 系数 237 
拉线 长 度 238 
导线 预 留 长 度 238 
电气 调试 系统 各 工序 的 调试 费 238 
配 线 进入 箱 、 柜 、 板 的 预 留 线 长 度 (每 一 根 线 ) 238 
普通 灯具 安装 定额 适用 范围 239 
装饰 灯具 安装 定额 适用 范围 239 
荧光 灯具 安装 定额 适用 范围 239 
灯 及 防水 防 侍 灯 安装 定额 适 是 240 

其 他 灯具 安装 定额 适用 范围 240 











































































































































































































































































































































































































· 286. 工程 造价 常用 图 表 手 册 
续 ) 
图 表 号 图 表 名 页 码 
表 4-108 医院 灯具 安装 定额 适用 范围 240 
24-109 路 灯 安装 定额 范围 24 
3:410 主要 材料 损耗 率 ап 
表 4-111 主要 材料 损耗 率 га 
324-112 钢管 的 公称 口径 与 钢管 的 外 径 、 壁 厚 对 照 243 
表 4-113 风 管 、 部 件 板材 损耗 率 2 
表 4-114 型 钢 及 其 他 材料 损耗 率 249 
24-115 国标 通风 部 件 标准 重量 表 246 
表 4-116 除尘 设备 重量 表 202 
#4217 主要 材料 损耗 率 200) 
4 4-1 НЕР ЖЕГІ ЗЕ 2 
到 4-2 鱼 腹 式 吊车 梁 19% 
表 5-1 工程 造价 的 组 成 190 
#52 建筑 设备 安装 费 的 组 成 263 
表 5-3 设备 及 工 (器 ) 具 购置 费用 的 组 成 及 计算 268 
表 54 工程 建设 其 他 费用 的 组 成 及 计算 268 
表 5-5 预备 费 的 组 成 及 其 计算 269 
表 5-6 经 济 评估 有 关税 费 210 
表 5-7 增值 税 税率 сЁ 
2558 营业 税 税目 、 税 率 2/2 
9:59 消费 税 的 税目 及 税率 212 
35-10 资源 税 的 税目 及 税额 2 
表 5-11 土地 增值 税 税率 (四 级 超额 累进 税率 ) 275 
表 5-12 船舶 税额 275 
表 5-13 按 载重 吨位 计 征 车 辆 税额 276 
表 5-14 土地 使 用 税 216 
#55-15 耕地 占用 税 214 
表 5-16 印花 税 税目 及 税率 277 
| 5-1 工程 造价 组 成 框图 281 
% 5-2 建设 项 目 总 投资 的 构成 263 
45-3 建筑 设备 安装 费 的 组 成 267 
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